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ПРЕДИСЛОВИЕ 


Одним из путей совершенствования средств проводного 
вещания в нашей стране является широкое внедрение аппаратуры 
телеуправления и телесигнализации (ТУ-ТС), предназначенной 
для дистанционного управления опорными усилительными стан- 
циями и трансформаторными подстанциями. 

Цель данного учебного пособия глубже познакомить работни- 
ков радиотрансляционных узлов с устройством и принципом дей- 
ствия аппаратуры ТУ-ТС, изучение которой возможно лишь при 
условии знания схем и режимов работы аппаратуры станций про- 
водного вещания в целом. Поэтому в книге описываются различ- 
ные тракты центральных станций проводного вещания, опорных 
усилительных станций и связь между ними. Подробно рассмат- 
риваются электрические схемы, прохождение тока в цепях, рабо- 
та и взаимодействие отдельных устройств. Приводятся также 
сведения о системе дистанционного управления и автоматического 
контроля трансформаторными подстанциями. Кроме того, одной 
из задач, поставленных перед данным учебным пособием, было 
помочь обслуживающему персоналу станции проводного вещания 
овладеть навыками рационализаторской работы. 

Практика эксплуатации станций проводного вещания показа- 
ла, что бессистемный поиск неисправностей может стать причиной 
длительных остановок в их работе. Поэтому выявление причин 
неисправностей в аппаратуре ТУ-ТС должно проводиться на ос- 
нове логического анализа их признаков. Для этого разработаны 
технологические карты логического поиска неисправностей аппа- 
ратуры ТУ-ТС. 

При изучении аппаратуры наряду с учебным пособием реко- 
мендуется пользоваться технической документацией, прилагаемой 
к оборудованию радиотрансляционных узлов предприятием-изго- 
товителем. В данном учебном пособии обозначения, используемые 
в схемах, соответствуют обозначениям, принятым в технической 
документации. 

Отзывы и пожелания просьба присылать по адресу: 101000, 
Москва, Почтамт, а/я 693, издательство «Радио ‘и связь». 


ВВЕДЕНИЕ 


Сеть проводного вещания (ПВ) — совокупность стан- 
ций и линий, обеспечивающих передачу программ звукового ве- 
щания абонентам. Прием, усиление и передача программ осуще- 
ствляются с помощью радиотрансляционных узлов (РТУ), каж- 
дый из которых представляет собой комплекс станционного и ли- 
нейного оборудования. 


До начала 60-х годов транслировалась одна программа веща- 
ния. В последующие годы число программ вещания было увели- 
чено до трех. Первая программа всегда передается по сети ПВ 
токами звуковой частоты. В случае трехпрограммного вещания 
П и ПГ программы передаются по тем же проводам токами вы- 
сокой частоты, модулированными сигналами звуковой частоты. 


Обычно РТУ получают программы вещания по соединитель- 
ным линиям (СЛ) городских телефонных сетей (ГТС) из радиове- 
щательной аппаратной (РВА) радиодома (РД). Те же програм- 
мы могут быть получены РТУ и от приемников, установленных 
на станциях ПВ, или по каналам междугородной телефонной 
связи. В зависимости от числа абонентских устройств и размеров 
обслуживаемой территории сеть ПВ строят по централизованно- 
му и децентрализованному принципу. 

При централизованной сети все станционное оборудование со- 
средоточено на одной станции ПВ, а при децентрализованной — 
распределено по нескольким станциям, одна из которых являет- 
ся центральной. Централизованная сеть проводного вещания при- 
меняется при малых размерах обслуживаемой территории и не- 
большом числе абонентских устройств (как правило, в населен- 
ных пунктах сельской местности, а также в некоторых районных 
центрах). Центральная станция проводного вещания (ЦСПВ) 
принимает вещательные сигналы от источников программ и пос- 
ле предварительного усиления передает их по линиям ГТС на 
остальные станции города. Кроме того, с ЦСПВ, также по лини- 
ям ГТС, осуществляются телеуправление этими станциями и кон- 
троль их работы. Центральные станции могут быть выделены в 


самостоятельные станционные сооружения или совмещены с од- 
ной из усилительных станций. 
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По своему построению сети ПВ разделяются на одно-, двух- 
и трехзвенные. Станции ПВ, питающие одно- и двухзвенные сети, 
называются усилительными станциями (УС), а трехзвенные — 
опорными усилительными станциями (ОУС). При однозвенном 
построении сети (рис. В.1) сигнал звуковой частоты 1 программы 
напряжением 30 В подается с усилительной станции ПВ непос- 
редственно на абонентские линии (АЛ) — первое звено. К ним 
подключаются однопрограммные абонентские громкоговорители 
(ОАГ). В сетях ПВ, имеющих большую протяженность, применя- 
ется двухзвенное построение сети (рис. В.2). Сигнал звуковой 
частоты с усилительной станции ПВ в этом случае поступает уже 
не на АЛ (первое звено), а на распределительные фидерные ли- 
нии (РФ) — второе звено, к которым АЛ подключаются через по- 
нижающие абонентские трансформаторы (АТ). К одной РФ мо- 
жет быть подключено несколько АЛ. 

Напряжение сигнала звуковой частоты 1 программы вещания, 
поступающего на РФ, равно 240 В, а модулированных сигналов 
Пи Ш программ вещания 30 В. 

Абонентские трансформаторы понижают напряжение сигналов 
вещательных программ, передаваемых по РФ, до значения, необ- 
ходимого для нормальной работы АЛ (первое звено). При трех- 
программном вещании к абонентским линиям подключаются как 
ОАГ, так и трехпрограммные абонентские — громкоговорители 
(ТАГ). 

При трехзвенном построении сети (рис. В.3) сигналы веща- 
тельных программ подаются с опорной усилительной станции ПВ 
по магистральным Ффидерным линиям (МФ) — третье звено на 
трансформаторные подстанции (ТП), к которым подключены 
двухзвенные сети данного района (РФ). Напряжение сигнала {1 
программы, поступающего на МФ, равно 960 В, а модулирован- 
ных сигналов П и Ш программ 120 В. При децентрализованной 


& 


Второе звено (РФ) 
ПВ [96] 
(АТ 


Первое звено (АЛ) 


Рис. В.2. Структурная схема централизованной двухзвенной сети 
6 


Станция ПВ 


к другой АЛ 


Рис. В.3. Структурная схема децентрализованной трехзвенной сети 


сети к ТП подходят две МФ от двух различных ОУС. Одна МФ 
является основной, а вторая — резервной. 

На ТП напряжения сигналов программ вещания понижаются 
(Т программы до 240 В, а Пи 1Ш программ до 30 В) и поступа- 
ют по РФ через АТ на АЛ, к которым подключены ОАГ и ТАГ. 

Если АТ не обеспечивает на входе ТАГ номинального уровня 
вещательных сигналов П и Ш программ (0,25 В), то параллель- 
но АТ подключается абонентское обходное устройство (АОУ), 
представляющее собой понижающий трансформатор высокой час- 
тоты. В этом случае сигналы П и Ш программ поступают с РФ 
на АЛ через АОУ. 

Трехзвенное построение сети нашло широкое применение на 
РТУ нашей страны. Такая сеть позволяет передавать програм- 
мы вещания на большие расстояния без значительных потерь, 
обеспечивая при этом хорошую слышимость программ отдален- 
ным абонентам. Трехзвенная сеть обладает высокой экономичес- 
кой эффективностью и надежностью в работе. 


Действительно, при одно- и двухзвенной сети вместо ТИ не- 
обходимы УС, требующие гарантированного обеспечения элек- 
троэнергией. На таких станциях должны устанавливаться не ме- 
нее двух усилителей ПВ (из них один — резервный), мощные 
силовые щиты, исполнительная аппаратура дистанционного уп- 
равления, передатчики трехпрограммного вещания и т. д. Кро- 
ме того, каждая УС должна быть связана с ЦСПВ как минимум 
пятью соединительными линиями ГТС, тогда как между ТП и 
ЦСПВ нужна только одна такая линия. Естественно, что замена 
ТИ усилительными станциями потребовала бы значительно боль- 
ших затрат как при строительстве, так и при эксплуатации УС. 

При трехзвенной сети ПВ существенно повышается надеж- 
ность работы трактов, по которым программы вещания переда- 
ются абонентам. Так, при отключении электроэнергии на УС или 
нарушении работы линий ГТС все РФ, питающиеся от этих УС, 
программ вещания получать не будут. При аналогичной ситуа- 
ции на ТП этого не случится. На ТП с помощью трансформато- 
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ров осуществляется лишь понижение напряжения сигналов про- 
грамм вещания, поступающих по МФ с ОУС. По искусственному 
каналу этой же МФ, создаваемому по схеме «два провода — зем- 
ля» с ОУС на ТИ поступает и питание на элементы коммутации, 
с помощью которых сигналы программ вещания подключаются к 
нагрузке ТП. Поэтому работоспособность ТП будет зависеть 
только от исправности тракта МФ между данной ТП и ОУС. 
При отключении электроэнергии сокращается лишь объем инфор- 
мации, передаваемой на ЦСПВ по линии ГТС. Очевидно, что при 
неисправности линии ГТС поступление информации на ЦСПВ о 
состоянии трактов ТП полностью прекращается. — Трехзвенная 
сеть надежна еще и потому, что она обеспечивает резервирование 
подачи программ вещания абонентам за счет подключения к ТП 
двух МФ от различных ОУС. 

В заключение следует отметить, что все управление аппарату- 
рой ОУС и ТП осуществляется дистанционно персоналом ЦСПВ 
по соединительным линиям ГТС с помощью аппаратуры телеуп- 
равления и телесигнализации (ТУ-ТС). Эта аппаратура, кроме 
того, дает возможность передавать три программы вещания с 
ЦСПВ на ОУС, получать на ЦСПВ всю необходимую информа- 
цию о состоянии ОУС и ТП, а также вести с ЦСПВ телефонные 
переговоры с ОУС и ТИП. 


рава 


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПОРНЫХ 
УСИЛИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЯХ 
ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ 


1.1. НАЗНАЧЕНИЕ, ОСНОВНЫЕ ТРАКТЫ, 
СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ 


Опорные усилительные станции (ОУС), питающие трех- 
звенные сети проводного вещания, предназначены для передачи 
сигналов 1, Пи 1Ш программ вещания по магистральным фидер- 
ным линиям (МФ) на трансформаторные подстанции (ТП). 

Сигналы звуковой частоты программ вещания с ЦСПВ по сое- 
динительным линиям (СЛ) поступают на все ОУС и УС данного 
торода или районного центра (рис. 1.1). На ОУС сигнал звуко- 
вой частоты [ программы вещания, поступивший с ЦСПВ по 
СЛТ, подается на мощные усилители проводного вещания (УПВ). 
Напряжение этого сигнала на выходе УПВ равно 240 В при но- 
минальном значении на входе. На ОУС в основном применяются 
усилители типа УПВ-5 мощностью 5 кВт или УПВ-15-1 мощно- 
стью [о кВт (см. 1.2). 

Количество и тип усилителей УПВ, устанавливаемых на ОУС, 
определяются выходной мощностью, на которую рассчитана дан- 
ная ОУС. Так на ОУС мощностью 30, 20 или 10 кВт устанавли- 
ваются два усилителя УПВ-15-1, четыре или два УПВ-5 соответ- 
ственно. Если по условиям эксплуатации необходимо построить 
ОУС мощностью 15 кВт, то используются три усилителя УПВ-5, 
а не один УПВ-15-1, так как иначе данная ОУС не будет иметь 
фезерва по усилению сигнала [ программы вещания, что снизит 
надежность работы ОУС в целом. Обычно схема управления ОУС 
предусматривает возможность как автоматического, так и прину- 
дительного резервирования усилителей УПВ. 

При трехпрограммном проводном вещании на ОУС помимо 
‘усилителей УПВ устанавливают комплект передающих устройств, 
в состав которого входят два идентичных передатчика, отличаю- 
щихся параметрами резонансных контуров. Передатчики не ре- 
зервируются. Несущая частота передатчика П программы веща- 
ния 78 кГц, а П программы 120 кГц. В передатчике напряже- 
ние несущей с выхода ВЧ генератора Г поступает ‘на усилитель 
высокой частоты (УВЧ), а с его выхода — на модулятор (М). Не- 
сущее колебание модулируется в модуляторе (М) сигналом Пи ПШ 
программы вещания, поступающим с ЦСПВ по СЛ2 или СЛЗ. В 
передатчике вещательный сигнал звуковой частоты подается на 
‘усилитель звуковой частоты (УЗЧ), а модулированный сигнал — 
на усилитель модулированных колебаний (УМК). На рис. 1.1 
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усилители передатчиков не показаны. Напряжение модулирован- 
ного сигнала на выходе передатчика равно 120 В при номиналь- 
ном уровне сигнала звуковой частоты на входе. 
На ОУС обычно устанавливаются комплекты передающих ус- 
тройств ИТПВ-500/250 (выходная мощность 500 или 250 Вт), 
описанные в 1.3. Некоторые ОУС оборудованы ранее выпускав- 
_шимися комплектами передающих устройств УПТВ-200. На мало- 
мощных ОУС допускается установка комплектов транзисторных 
передающих устройств УПТПВ-60/2, которые серийно выпускают- 
ся нашей промышленностью начиная с 1981 г. 

Для передачи сигналов 1, П и 1Ш программ вещания по МФ 
на ОУС устанавливают стативы выходной коммутации СВК-3. В 
одном комплекте СВК-3 размещены две работающие независимо 
друг от друга идентичные ячейки Ги П, каждая из которых сое- 
динена с самостоятельной линией МФ. Обычно к одной ОУС под- 
ключают восемь МФ и соответственно на таких ОУС устанавли- 
вают четыре комплекта СВК-3. При большем числе МФ на ОУС 
устанавливают соответственно и большее число комплектов 
СВК-3. Подача сигналов программ вещания на ячейки Ги П 
каждого из СВК-3 осуществляется в устройстве промежуточной 
коммутации ОУС. Данное устройство чаще всего входит в состав 
исполнительной аппаратуры дистанционного управления, с помо- 


щью которой с ЦСПВ по СЛ дистанционно управляется аппара- 
тура ОУС (см. 1.5). 


Для одновременной работы трех источников программ на од- 
ну МФ в каждой ячейке СВК-3 устанавливается специальное ус- 
тройство подключения передатчиков (УШГ), устраняющее вза- 
имное влияние источников программ друг на друга. Напряжение 
сигнала звуковой частоты 1 программы вещания в СВК-3 повны- 
шается низкочастотным трансформатором Тр от 240 до 960 Ви 
через элементы УП подается на МФ. Напряжение модулирован- 
ных сигналов Пи Ш программ вещания в СВК-3 не повышает- 
ся, и эти сигналы напряжением 120 В через элементы УПП по- 
ступают на МФ. 


Сигналы 1, Пи Ш программ вещания по линиям МФ посту- 
пают на ТП, где установлены статив трансформаторной подстан- 
ции СТП-3 и статив распределительных фидерных линий СТР-5. 
К СТП-3 обычно подключают две линии МФ от двух различных 
ОУС, и потому он содержит две ячейки (Ги П), каждая из кото- 
рых работает в комплексе с ячейкой СВК-3 соответствующей ей 
ОУС. Для обеспечения нормальной работы ТП на трехпрограмм- 
ную сеть в каждой ячейке СТП-3 смонтированы обходное устрой- 
ство (ОУТП) с понижающим ВЧ трансформатором (не показан 
на рис. 1.1) и два фильтра: режекторный фильтр РФМ, включен- 
ный со стороны первичной обмотки понижающего трансформато- 
ра звуковой частоты Тр, и режекторный фильтр РФР, включен- 
ный со стороны вторичной обмотки того же трансформатора. 

Устройство ОУТИ служит для передачи сигналов Пи Ш про- 
грамм вещания с МФ на РФ данной ТП, минуя трансформатор 
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звуковой частоты Тр. Кроме того, ОУТП осуществляет согласова- 
ние выходного сопротивления МФ с общим входным сопротивле- 
нием РФ. 


Режекторные фильтры РФМ и РФР предназначены для того, 
чтобы модулированные сигналы Пи Ш программ вещания на НЧ 
трансформатор Тр не поступали. В ячейках СТП-3 напряжение 
сигнала звуковой частоты [Г программы вещания понижается НЧ 
трансформатором Тр с 960 до 240 В, а модулированных сигналов 
П и Ш программ — ВЧ трансформатором ОУТИ с 120 до 30 В. 
Включение каждой линии МФ осуществляется по ее искусствен- 
ному каналу, образуемому по схеме «два провода — земля» че- 
рез средние точки повышающего НЧ трансформатора Тр в СВК-3 
и понижающего — в СТП-3. Искусственный канал МФ является 
ее пусковой цепью, а элементы, включенные в эту цепь, — пус- 
ковым устройством данной МФ. Чтобы включить МФ, необходи- 
мо, во-первых, подать напряжение однофазной сети переменного 
тока 220 В на ячейку СВК-3, к которой подключена данная МФ, 
и, во-вторых, послать команду включения на эту МФ. Напряжение 
сети 220 В на все ячейки СВК-3 обычно подается автоматически, 
после того как ОУС включится любой из усилителей Г програм- 
мы вещания (см. 3.4). Команда же включения МФ может быть 
послана как с самой ОУС, так и дистанционно с ЦСПВ (см. 7.3). 
После этого МФ находится либо в режиме работы, либо в ре- 
жиме резерва. В режиме работы тракт МФ с помощью элементов 
пускового устройства подключается со стороны ОУС к источни- 
кам программ, а со стороны ТИ — к нагрузке. В режиме резерва 
источники программ и нагрузка к тракту МФ не подключены, 
но пусковое устройство подготовлено для переключения МФ в ре- 
жим работы. Если одна из МФ данной ТИ находится в режиме ра- 
боты, то вторая — в режиме резерва. Первой в режим работы 
включается та МФ, пусковое устройство которой по времени бы- 
ло введено в действие первым. 


В процессе эксплуатации при аварии или выключении работа- 
ющей МФ нагрузка Т автоматически переключается на резерв- 
ную. Переключать нагрузку ТП с одной МФ на другую можно и 
принудительно как на самой ТП, так и дистанционно с ЦСИВ 
по каналам управления СЛ, связывающей данную ТИ с ЦСПВ. 

Очевидно, что на статив СТР-5 сигналы программ вещания 
могут поступать одновременно только с одной из ячеек СТП-3, 
которая в данный момент включена в режим работы. В СТР-5 
сигналы программ вещания через соответствующие индивидуаль- 
ные элементы коммутации и защиты поступают на десять РФ и 
две фидерные линии уличной звукофикации (ФУЗ), к которым о 
подключаются уличные громкоговорители (линии ФУЗ на рис. 
1.1 не показаны). На линии ФУЗ подается только {Г программа 
вещания. Они включаются дистанционно с ЦСПВ закодирован- 
ной командой, посылаемой по каналам [ программы вещания од- 
новременно на все ТП (см. 2.3). При необходимости включение 
ФУЗ может быть осуществлено и непосредственно на каждой ТИ. 


12. 


1.2. КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Г УСИЛИТЕЛЕЙ УПВ-5 И УПВ-15-1 


Конструктивное оформление. Усилитель проводного ве- 
щания УПВ-5 (УПВ-15-1) выполнен в виде металлического шка- 
фа, имеющего габаритные размеры 1720 (1726) ж892х 670 
(690) мм. Отдельные узлы усилителя смонтированы в съемных 
блоках. Узлы и элементы, не вошедшие в блоки, размещены не- 
посредственно внутри шкафа. При снятии любого из блоков пи- 
тающее напряжение, подаваемое на усилитель, автоматически 
выключается. С задней стороны шкаф закрывается двустворча- 
той дверью, оборудованной механической блокировкой, которая 
обеспечивает при открывании двери размыкание цепей электро- 
питания и нагрузки усилителя, а также разряд конденсатора вы- 
соковольтного выпрямителя. Помимо механической блокировки 
усилители УПВ-5 и УПВ-15-1 оборудованы еще и жезловой бло- 
кировкой. В состав жезловой блокировки каждого усилителя вхо- 
дят выключатель электропитания, размещенный вне шкафа уси- 
лителя, и замок с запирающим его ключом. Замок вмонтирован 
непосредственно в шкаф усилителя. Пока дверцы шкафа не за- 
крыты и замок не заперт, вынуть ключ из замка шкафа нельзя. 
Этим же ключом «отпирается» механизм выключателя электропи- 
тания жезловой блокировки. Поэтому перевести выключатель в 
положение ВКЛЮЧЕНО можно только тогда, когда дверцы шка- 
фа усилителя закрыты. А открыть дверцы можно только тогда, 
когда выключатель электропитания жезловой блокировки будет 
переведен в положение ОТКЛЮЧЕНО. 

Применение жезловой блокировки в комплексе с механичес- 
кой блокировкой обеспечивает безопасность персонала, обслужи- 
вающего усилители УПВ-5 и УПВ-15-1. Каждый из этих усили- 
телей, также в целях безопасности персонала, имеет специальную 
высоковольтную штангу, один конец которой постоянно соединен 
с корпусом. С помощью штанги перед началом работ персонал 
может вручную разрядить конденсаторы высоковольтного выпря- 
мителя данного усилителя. Делается это на случай неисправнос- 
ти цепи разряда конденсаторов, которые в нормальных условиях 
эксплуатации должны разрядиться при открывании двери шкафа. 

Усилительный тракт. Усилитель УПВ-5 (УПВ-15-1) включает 
в себя три усилителя: предварительный, предоконечный и око- 
нечный (рис. 1.2). Предварительный усилитель (ПУ) содержит 
четыре каскада усиления, из них первый и второй работают на 
двойных триодах 6Н2П, а третий и четвертый — на двойных 
триодах 6Н1П!. 

Предоконечный усилитель (ПОУ) содержит три каскада уси- 
ления; из них первый каскад работает на двойном триоде 6бН1П, 
второй — на лампах ГУ-50 (по одной лампе в каждом плече) и 


т: В более поздних выпусках (начиная с 1982 г.) предварительные усилите- 
ли (ПУ) выполнены на транзисторах. 
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Рис. 1.2. Структурная схема тракта сигнала звуковой частоты 


третий — в усилителе УПВ-5 на лампах ГУ-50, а в усилителе 
УПВ-15-1 на лампах ГУ-81 (по одной лампе в каждом плече). 

Оконечный усилитель (ОУ) — однокаскадный, работает в уси- 
лителе УПВ-5 на лампах ГМ-100 (по две лампы в каждом пле- 
че), а в усилителе УПВ-15-1 на лампах ГМ-3Б (по одной лампе 
в каждом плече). Все каскады усилительного тракта собраны по 
двухтактной схеме и охвачены отрицательной обратной связью. 

Использование в сети ПВ ламповых усилителей обусловлено 
меньшей стоимостью этих усилителей и их большей эксплуата- 
ционной надежностью. Для повышения надежности работы в 
схему усилителей УПВ-5 и УПВ-15-1 введено специальное устрой- 
ство защиты, на которое поступает напряжение с выхода третьего 
каскада ПУ и напряжение, создаваемое током нагрузки оконеч- 
ного усилителя на включенном последовательно в его выходную 
цепь резисторе (564 — в усилителе УПВ-5 и 4К119 — в усилите- 
ле УПВ-15-1). Устройство защиты обеспечивает автоматическое 
ограничение уровня сигнала, подаваемого на вход ПУ при пере- 
возбуждении усилителя со стороны входа и перегрузке со сторо- 
ны выхода. В усилителях УПВ-15-1 дополнительно к этому при 
двукратной перегрузке со стороны выхода питание, подаваемое 
на усилитель, автоматически выключается. 

Сигнал звуковой частоты на вход ПУ подается через делитель 
напряжения, регулятор уровня, входной (согласующий) трансфор- 
матор 1Тр1, элементы устройства защиты усилителя и переход- 
ной трансформатор 1Тр3. С помощью делителя напряжения к 
входу ПУ можно подключать источники программ с различным 
выходным уровнем (0,25; 5,5 или 30В), а регулятором плавно из- 
менять уровень сигнала, подаваемого на вход ПУ. При номиналь- 
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ном значении входного сигнала (0,25 В) выходное напряжение 
усилителей УПВ-5 и УПВ-15-1 равно 240 В. Исправность тракта 
звуковой частоты усилителей УПВ-5 и УПВ-15-1 контролируется 
схемой сравнения ВХОД-ВЫХОД. Если сигнал звуковой часто- 
ты подается на вход ПУ, а на выходе ОУ сигнал либо отсутству- 
ет, либо уровень его понизился на 6 дБ и более, то схема срав- 
нения ВХОД-ВЫХОД автоматически выключает питание, пода- 
ваемое на данный усилитель. 


Подключение тракта вещательного сигнала к входу ПУ осу- 
ществляется контактами реле входа 1Р2, а подключение выхода 
ОУ к нагрузке — контактами контактора нагрузки 5Р7 в усили- 
теле УПВ-5 и 4РЪ5 в усилителе УПВ-15-1. Контактор нагрузки и 
реле входа усилителя срабатывают после полного завершения по- 
дачи напряжения питания на усилитель и при условии, что все 
звенья его тракта, охваченные системой защитной автоматики, 
исправны. 


Электропитание. Электропитание усилителей УПВ-5 и 
УПВ-15-1 осуществляется от сети переменного тока напряжением 
3х 380/220 В, частотой 50 Гц. Включать и выключать усили- 
тели можно либо выключателями, смонтированными непосредст- 
венно в самом шкафу усилителя, либо дистанционно с ЦСПВ с 
помошью аппаратуры дистанционного управления ОУС (см. 7.1). 

В целях улучшения режима работы ламп, а также удлинения 
срока их службы в усилителях УПВ-5 и УПВ-15-1 применена си- 
стема поэтапной подачи напряжений питания на лампы усилите- 
лей, при которой напряжения на электроды ламп усилителей по- 
ступают в определенной последовательности и через заданные 
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промежутки времени. В усилителе УПВ-5 процесс включения 
тания разделяется на четыре этапа. 

На первом этапе включаются: 

напряжение на нити накала ламп ПУ и ПОУ; | 

пониженное (1/2 от номинального значения)’ напряжение | на 
нити накала ламп ОУ; | 

напряжение отрицательного смещения на первые сетки ламп 
СУ: 

напряжение на элементы защитной автоматики. 

На втором этапе включается номинальное напряжение на нити 
накала ламп ОУ. На третьем этапе включаются напряжения на 
вторые сетки ламп второго каскада ПОУ и аноды ламп ПУ! и 
ПОУ. На четвертом этапе включаются напряжения на аноды 
ламп ОУ и вторые сетки ламп третьего каскада ПОУ. = 

Подключение нагрузки к выходу усилителя и сигналов программ вещания 
к его входу осуществляется при завершении четвертого этапа. 

В усилителе УПВ-15-1 процесс включения напряжения пита- 
ния разделяется на пять этапов. 

На первом этапе включаются: 

напряжение сети переменного тока на электродвигатель си- 
стемы воздушного охлаждения усилителя; 

пониженное (1/2 от номинального значения) напряжение на 
нити накала ламп ОУ и третьего каскада ламп ПОУ. 

На втором этапе включаются: 

номинальное напряжение на нити накала ламп ОУ и третьего 
каскада ПОУ; | 

напряжение отрицательного смещения на первые сетки ламп 
ОУ и третьего каскада ПОУ; 

напряжение на нити накала ламп ПУ и первых двух каска- 
дов ПОУ: 

напряжение на элементы защитной автоматики. 

На третьем этапе включается пониженное (1/2 от номиналь- 
ного значения) напряжение на аноды и вторые сетки всех ламп 
усилителя. На четвертом этапе включается номинальное напря- 
жение на аноды и вторые сетки всех ламп усилителя. На пятом 
этапе подключаются нагрузка к выходу усилителя и сигналы про- 
грамм вещания к его входу. 

Первый этап включения усилителей УПВ-5 и УПВ-15-1 начи- 
нается срабатыванием контактора накала усилителя. Последую- 
щие этапы осуществляются с помощью программного реле време- 
ни (см. 7.1). 

Следует учесть, что в усилителях УПВ-15-1 напряжение питания обмотки 
контактора накала и элементов схемы программного реле времени поступит 
только после того, как включится электродвигатель воздушного охлаждения 
анодов мощных ламп ОУ. При включении электродвигателя в воздуховоде 
шкафа усилителя начинает циркулировать воздушный поток. После того как 
давление воздушного потока и температура в воздуховоде достигнут задан- 
НОЙ величины, контакты термовыключателя, установленные в воздуховоде, за- 
мыкаются и включают напряжение питания обмотки контактора накала и эле- 
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‘ментов схемы программного реле времени усилителя. При температуре в воз- 
_ духоводе свыше 120°С контакты термовыключателя размыкаются и усилитель 
отключается. 


В программном реле времени в усилителе УПВ-5 использу- 
ются пять ступеней срабатывания, а в усилителе УПВ-15-1 — 
шесть. Из них первая ступень срабатывает через (5=2) с с мо- 
мента подачи питания на элементы данного реле, вторая — через 
(15-2) с, третья — через (35==2) с, четвертая — через (45-2) с, 
пятая — через (55-2) с, а шестая (в усилителе УПВ-15-1) — 
через (65-2) с. Первые три (в УПВ-15-1 — четыре) ступени сра- 
батывания программного реле времени использованы непосред- 
ственно для поэтапного включения напряжения питания на лам- 
пы усилителей, а две последние — для подготовки и введения в 
действие системы защитной автоматики усилителя. 

Исполнительным звеном системы защитной автоматики явля- 
ется реле аварии, которое при отказе отдельных элементов или 
трактов усилителя срабатывает и автоматически отключает на- 
пряжение питания данного усилителя. Одновременно при сраба- 
тывании реле аварии с ОУС на ЦСПВ посылается сигнал аварии 
(см. 7.1). Сработав, реле аварии блокируется и остается в сра- 
ботавшем состоянии до тех пор, пока усилитель не будет вы- 
ключен. 

Одна из особенностей системы защитной автоматики усилите- 
лей УПВ-5 и УПВ-15-1 состоит в том, что напряжение на вторые 
сетки ламп третьего каскада ПОУ и аноды ламп ОУ (ав УПВ- 
15-1 — на вторые сетки и аноды всех ламп усилителя) подается 
только в том случае, если на первые сетки ламп ОУ (а в УПВ- 
15-1 — на первые сетки ОУ и третьего каскада ПОУ) поступило 
напряжение отрицательного смещения. 

Отметим экономичность схемы скользящего смещения на сет- 
ках выходных ламп, применяемой в усилителях УПВ-5 и УПВ- 
15-1. Принцип действия такой схемы заключается в том, что на- 
пряжение отрицательного смещения на первых сетках выходных 
ламп усилителя автоматически изменяется в зависимости от сиг- 
нала, поступающего на вход этого усилителя. При отсутствии вход- 
ного сигнала или малом его значении напряжение отрицательно- 
то смещения максимально и, следовательно, анодный ток выход- 
ных ламп предельно мал. Поэтому во время пауз в передаче, а 
также при малом входном сигнале усилитель потребляет мини- 
мальную мощность. При увеличении входного сигнала при усло- 
вии, что к выходу оконечного каскада подключена его номиналь- 
ная нагрузка, напряжение отрицательного смещения на первых 
сетках выходных ламп усилителя начинает уменьшаться, а анод- 
ный ток ламп — увеличиваться. При этом мощность выходного 
каскада усилителя может быть значительной при сравнительно 
небольших нелинейных искажениях. 
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; ‚. 
1.3. КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПЕРЕДАТЧИКОВ ПТПВ-500/250 | 


Конструктивное оформление. Каждый из передатчиков 
ПТПВ-500/250 выполнен в виде металлического шкафа, имеюще- 
го габаритные размеры 575жЖ652 2035 мм. Все узлы передатчи- 
ка смонтированы в отдельных блоках. Три из них — выдвижные, 
а остальные — съемные. Шкаф передатчика с задней стороны за- 
крывается дверью с замком, который запирается ключом. 


Ключ от замка, являющийся одновременно и ручкой двери 
шкафа, механически связан с выключателем электропитания, ус-. 
танавливаемым вне шкафа. До тех пор, пока выключатель элек- 
тропитания не будет переведен в положение ОТКЛЮЧЕНО, от- 
крыть дверь шкафа передатчика, а значит, и вынуть ключ нель- 
зя. Соответственно и выключатель электропитания жезловой 
блокировки перевести в положение ВКЛЮЧЕНО можно только 
после того, как шкаф будет закрыт и заперт. Выключатель элек- 
тропитания вместе с замком шкафа и отпирающим его ключом 
является устройством жезловой блокировки передатчика. Поми- 
мо жезловой блокировки шкаф каждого передатчика оборудован 
механической блокировкой, обеспечивающей при открывании две- 
ри шкафа размыкание цепи электропитания передатчика, разряд 
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Рис. 1.3. Функциональная схема тракта формирования и усиления АМ-сигналов 
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конденсаторов высоковольтного выпрямителя, а также замыка- 
ние контактами Кн первичной обмотки симметрирующего транс- 
форматора 1Тр4, включенного на выходе передатчика (рис. 1.3). 
Применение жезловой блокировки в передатчиках ПТИВ-500/250 
в комплексе с механической блокировкой обеспечивает безопас- 
ность обслуживающего персонала. 

Так же как и усилители УПВ-5 и УПВ-15-1, передатчик 
ПТПВ-500/250 имеет специальную высоковольтную штангу, с по- 
мощью которой можно вручную разрядить конденсаторы высоко- 


_ ВвОоЛЬтТного выпрямителя. 


Тракт формирования и усиления сигналов. Основные узлы 
схемы данного тракта показаны на рис. 1.3. 


Усилитель-ограничитель (УО) звуковой частоты содержит че- 
тыре каскада усиления и потенциометрический сжиматель уров- 
ня, с помощью которого осуществляется автоматическое ограни- 
чение уровня входного сигнала при перевозбуждении УО со сто- 
роны входа. Каскады УО, а также потенциометрический сжима- 
тель уровня работают на транзисторах. Все каскады УО собра- 
ны по однотактным схемам и охвачены отрицательной обрат- 
ной связью. Вещательный сигнал звуковой частоты подается на 
вход УО через разрывное гнездо ВХОД, делитель напряжения, 
согласующий трансформатор 5Тр1, фильтр нижних частот (ФНЧ) 
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и регуляторы уровня входного сигнала: ступенчатый АВ, позво- 
ляющий вносить затухание в тракт сигнала звуковой частоты от 
0 до 12 дБ, и плавный 5В22. 

_— Помимо вещательного сигнала на вход УО нажатием кнопки 
100 Гц можно подать и контрольное напряжение частотой 100 Гц, 
которое формируется в самом передатчике. Делитель напряже- 
ния позволяет подключать на вход передатчика источники про- 
грамм с уровнем выходного сигнала 0,775 или 15 В. 

Задающий генератор (ЗГ) состоит из собственно генератора 
и двухкаскадного усилителя, собранных на транзисторах. На вы- 
ходе ЗГ получают напряжение несущей частоты 78 кГц в пере- 
датчике П программы и 120 кГц в передатчике ПШ программы 
вещания. Частота сигнала ЗГ стабилизируется кварцевым резо- 
натором. | 

Балансный модулятор (БМ) собран на транзисторах. Им осу- 
ществляется амплитудная модуляция несущего колебания, по- 
ступившего с ЗГ, сигналом звуковой частоты, поступившим с УО. 
В состав БМ входит также полосовой фильтр ПФ, включенный 
на выходе модулятора. В отличие от обычных схем модулятора 
в балансном модуляторе АМ осуществляется с подавлением сиг- 
нала несущей частоты и его четных гармоник. Такая схема поз- 
воляет применять более простые полосовые фильтры на выходе 
модулятора. 

Усилитель модулированных колебаний (УМК) содержит пять 
каскадов усиления, из них первые три являются предваритель-^ 
ным усилителем (ПУ), четвертый — предоконечным усилителем 
(ПОУ) и пятый — оконечным усилителем (ОУ). Первый и второй 
каскады УМК собраны на транзисторах, третий и четвертый — 
на лампах ГУ-50, а пятый — на двух параллельно включенных 
лампах ГУ-81 (допускается работа передатчика с одной лампой 
ГУ-81, если мощность, потребляемая нагрузкой передатчика, не 
превышает 250 Вт). Все каскады УМК собраны по однотактным 
схемам и охвачены отрицательной обратной связью. В состав 
УМК входит также и комплексный делитель, предназначенный 
для ослабления второй, третьей и четвертой гармоник сигналов 
несущей частоты в данном передатчике. 

Симметрирующий трансформатор 1Тр4, к первичной обмотке 
которого переключателем В! подключается выход УМК, а к вто- 
ричным обмоткам | и 2 — нагрузка передатчика. При измерени- 
ях или настройке передатчика выход УМК может быть переклю- 
чен с помощью В1 с реальной нагрузки на эквивалентную К.. 

Устройство управления уровнем несущей частоты (УУУНЧ) 
содержит два вспомогательных УЗЧ (УГ и У2), три диода 5Д11, 
5Д12, 5Д13, усилитель постоянного тока УЗ и регулируемый уси- 
литель высокой частоты (РУВЧ). Все элементы схемы УУУНЧ 
собраны на полупроводниковых приборах. 


Линия задержки позволяет создавать задержку во времени 
сигналов звуковой частоты, подаваемых с ОУ на БМ общей дли- 
тельностью 5 мс. Линия задержки состоит из двух идентичных 
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ет 


узлов, каждый из которых создает задержку длительностью 2,5 мс. 
Узел задержки содержит собственно звено задержки (ЛЁ), вырав- 
ниватель амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) и коррек- 
тирующий усилитель (УК), собранный на транзисторах. 
Поясним подробнее назначение и принцип действия УУУНЧ. 
Дело в том, что при эксплуатации системы трехпрограммного ве- 
щания (ТПВ) на сетях ПВ возникают помехи, из которых на- 
ибольшую опасность представляют переходные помехи, вызван- 
ные влиянием сигнала звуковой частоты [ программы вещания 
на ВЧ каналы П и Ш программ. Появление названных помех 
обусловлено нелинейными свойствами проводов сети ПВ, плохими 
контактами в точках соединения проводов (такие точки соеди- 
нения проявляют свойства детектора), нелинейными свойствами 
перегруженных абонентских трансформаторов и т. д. Уровень сиг- 
нала | программы вещания в абонентских линиях выше уровня 


‚сигналов П и Ш программ. Поэтому на нелинейных элементах 


сети и возникает паразитная модуляция ВЧ сигналов Пи Ш 
программ сигналом звуковой частоты [Г программы вещания, в 
результате чего [ программа «накладывается» на П и Ш прог- 
раммы. Мешающее действие данной переходной помехи наблю- 
дается в основном в паузах передачи П и ПГ программ, так как 
в остальное время помеха маскируется полезными сигналами. 
Чтобы ослабить в паузах передачи указанные переходные поме- 
хи и тем самым упростить системы ТПВ, в передатчиках Пи Ш 
программ вещания нашей страны (в том числе и в передатчиках 
ПТПВ-500/250) уже много лет применяют изобретенную в СССР 
схему автоматического управления уровнем несущей частоты в 
зависимости от уровня вещательного сигнала звуковой частоты. 
С этой целью в тракт формирования и усиления сигнала пере- 
датчика и введено устройство УУУНЧ. Схема УУУНЧ работает 
следующим образом. 


Модулирующий сигнал, получаемый на выходе УО, выпрям- 
ляется диодом 9Д13, усиливается усилителем постоянного тока 
УЗ и через диод 5Д21 подается на вход РУВЧ. Кроме этого сиг- 
нала на РУВЧ подается и напряжение несущей с выхода ЗГ. Ре- 
жим работы РУВЧ выбран с таким расчетом, что при отсутствии 
модулирующего сигнала на входе передатчика напряжение несу- 
щей частоты, подаваемое в тракт формирования, в 10 раз ниже 
номинального. Поэтому в паузах передачи влияние переходной 
помехи на ВЧ каналы П и Ш программ вещания будет сведено 
к минимуму. При появлении модулирующего сигнала на входе 
передатчика амплитуда несущей частоты на выходе РУВЧ на- 
чинает расти, а при максимальном уровне Чьх амплитуда несу- 
щей частоты достигает номинального значения, обеспечивая тем 
самым нормальную слышимость вередая Пи! программ веща- 
ния абонентам. 


На вход УЗ помимо выходного сигнала УО подают также и 
задержанные сигналы с каждого из узлов линии задержки. Эти 
сигналы предварительно усиливаются вспомогательными усили- 
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телями У! и У2, затем выпрямляются диодами 5Д11 и 5Д12, по- 
сле чего подаются на вход УЗ. Регулируемое напряжение несущей 
частоты с выхода РУВЧ подается не на ВЧ вход модулятора, а 
непосредственно на первичную обмотку (не показанного на рис. 
1.3) выходного трансформатора БМ. Благодаря этому напряже- 
ние несущей частоты, подавляемое в самом балансном модуля- 
торе, в дальнейшем тракте формирования и усиления будет вос- 
полнено. 

Схема контроля. Схема контроля передатчика ПТПВ-500/250 
позволяет вести: 

визуальный контроль модулированных сигналов на выходе пе- 
редатчика по осциллографу; 

автоматический контроль наличия модулированных сигналов 
на выходе передатчика с помощью устройства сравнения ВХОД- 
ВЫХОД (данное устройство обеспечивает выдачу сигнала УРО- 
ВЕНЬ при условии, что сигнал звуковой частоты на вход пере- 
датчика поступает, а модулированный сигнал на выходе либо 
отсутствует, либо уровень его на 1 дБ и более ниже номиналь- 
ного); 

контроль за бесперебойной подачей сигнала звуковой частоты 
на вход передатчика с помощью устройства контроля наличия 
программ (данное устройство обеспечивает выдачу сигнала УРО- 
ВЕНЬ при отсутствии сигнала звуковой частоты на входе, а зна- 
чит, и модулированного сигнала на выходе передатчика свыше 
5 мин); 

акустический контроль передаваемой программы. 

Местный акустический контроль в передатчике ПТИВ-500/250 
осуществляется с помощью громкоговорителя 7Гр], который че- 
рез регулятор 7К18 подключен к вторичной обмотке Г выходного 
трансформатора 7Тр! контрольного усилителя звуковой частоты. 
Вторичная обмотка П названного трансформатора используется 
для подачи сигнала обратного акустического контроля данного 
передатчика с ОУС на ЦСПВ (см. 3.3). Вход контрольного уси- 
лителя подключен к выходу УМК передатчика через полосовой 
фильтр ПФ2 и детектор на диодах 2Д1, 2Д2. 

Электропитание передатчика. Электропитание передатчиков 
осуществляется от сети переменного тока напряжением 3Ж380/ 
220 В, частотой 50 Гц. Включать и выключать передатчик можно 
либо выключателем, вмонтированным непосредственно в самом 
шкафу передатчика, либо дистанционно с помощью аппаратуры 
дистанционного управления ОУС (см. 7.2). 


Процесс включения электропитания передатчика разделяется 
на два этапа. Первый этап начинается сразу же после поступле- 
ния команды включения срабатыванием общего пускового реле 
передатчика, а второй — осуществляется с помощью электронно- 
го реле времени через 30 с после исполнения первого этапа. 


На первом этапе включаются: 


номинальное напряжение на нити накала ламп ПУ, ПОУ и 
ОУ: 
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напряжение отрицательного смещения на первые сетки ламп 
ОУ; | | 

напряжение на третьи сетки ламп ОУ; 

пониженное (1/2 от номинального значения) напряжение на 
аноды ламп ОУ; 

напряжение на вторую сетку лампы ПОУ; 

электропитание на все полупроводниковые приборы передат- 
чика, за исключением транзисторов первого и второго каскадов 
ПУ, а также транзисторов устройств ВХОД-ВЫХОД и контроля 
наличия программ. 

На втором этапе включаются: 

номинальное напряжение на аноды ламп ОУ; 

напряжение на вторые сетки лампы третьего каскада ПУ и 
ламп ОУ: 

‘напряжение на аноды лампы третьего каскада ПУ и лампы 
ПОУ; 

электропитание на транзисторы первых двух каскадов ПУ; 

электропитание на осциллограф. 

Второй этап включения напряжения питания осуществляется 
только в том случае, если на первом этапе поступили напряже- 
ние отрицательного смещения на первые сетки ламп ОУ и напря- 
жение на вгорую сетку лампы ПОУ. 

Схема передатчика включает в себя устройство защиты от 
перегрузки ОУ. В случае перегрузки это устройство автомати- 
чески выключает передатчик после исполнения второго этапа 
включения. 

Через 60 с с момента подачи напряжения питания на передат- 
чик в последнем сработают (не показанные на рис. 1.3) реле вре- 
мени (РВ), собранное на разряднике РА-350, и реле готовности 
передатчика 8Рб (см. 7.2). Если к моменту срабатывания реле 
8Рб окажется, что режим работы последних трех каскадов УМК 
нарушен, то устройство контроля работы этих каскадов автома- 
тически выключит передатчик. При этом на ЦСПВ посылается 
сигнал АВАРИЯ. При срабатывании реле 8Рб получают питание 
транзисторы устройств сравнения ВХОД-ВЫХОДЛ и контроля на- 
личия программ, а также подготавливается цепь для выдачи на 
ЦСПВ квитанции состояния, информирующей о полной готовно- 
сти передатчика к работе (см. 5.1). Срабатыванием реле 8Рб за- 
вершается процесс включения передатчика и введения в действие 
элементов его защитной автоматики. 


1.4. КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
СТАТИВА ВЫХОДНОЙ КОММУТАЦИИ СВК-3 


Конструктивное оформление. Статив СВК-3 выполнен 
в виде металлического шкафа с габаритными размерами 600Ж 
Жж450ж2000 мм. Шкаф по вертикали разделен «глухой» метал- 
лической перегородкой на два самостоятельных отсека — «левый» 
и «правый». В «левом» отсеке размещены элементы схемы ячей- 
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ки Г, а в «правом» — ячейки П. Сзади каждый отсек закрывается 
дверью, оборудованной механической блокировкой. При откры- 
вании двери провода МФ, подключенные к данной ячейке СВК:-3, 
отличаются от элементов ее схемы и соединяются с корпусом. От- 
ключаются от схемы этой ячейки при открывании двери и внеш- 
ние цепи, по которым подается сигнал [ программы вещания и 
напряжение сети 220 В. Одновременно при открывании двери от- 
сека осуществляется разряд конденсаторов С3—©С6б пусковой це- 
пи ячейки (рис. 1.4). 

В верхней части лицевой стороны каждого отсека установлен 
блок, в котором вмонтированы элементы схемы системы пуска и 
питания данной ячейки СВК-3. Остальная часть отсека с лице- 
вой стороны закрывается дверью, которая может быть открыта 
только тогда, когда будет открыта дверь, закрывающая отсек с 
задней стороны. 


Механическая блокировка при открывании задней двери лишь отключает 
внешние цепи от элементов схемы данной ячейки СВК-3, но напряжения, ко- 
торые подаются по этим цепям, на контактах блокировки остаются. Так, на 
контактах 14, 15 (см. рис. 1.4) остается напряжение 240 В сигнала Т програм- 
мы вещания, а на контактах 16, 17 — напряжение сети 220 В. Поэтому, прежде 
чем открывать дверь данного отсека шкафа СВК-3, необходимо отключить от 
этого отсека указанные напряжения индивидуальными выключателями, уста- 
новленными в соответствующей аппаратуре ОУС и вывесить на каждой из 
выключателей предупреждающий плакат: «Не включать! Работают люди!». В 
целях полной безопасности обслуживающего персонала следует после откры- 
вания двери, прежде чем приступить к работе в данной ячейке СВК-3, убедить- 
ся с помощью измерительного прибора, что напряжение на контактах блоки- 
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Рис. 1.4. Упрощенная схема ячейки СВК-3 
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ровки 14, 15 и 16, 17 отсутствует. Следует также с помощью измерительного 
прибора, соблюдая все необходимые меры предосторожности, убедиться в том, 
что контакты 12, 13 блокировки В1, к которым непосредственно подключаются 
провода МФ, при открывании двери надежно соединились с корпусом через 
контакты 9, 10 и 11, 10 В1. Сделать это ‘необходимо потому, что на провода 
МФ при аварийной ситуации может попасть напряжение с других линий. 


Упрощенная функциональная схема ячейки СВК-3. Как об 
этом уже было сказано в 1.1, каждая ячейка СВК-3 работает в 
комплексе с одной из ячеек статива трансформаторной подстан- 
ции СТП-3, установленного на ТП, а соединяются эти ячейки 
друг с другом линией МФ. Питание общей пусковой цепи тракта 
СВК-3, СТП-3 осуществляется от выпрямителя В, собранного по 
мостовой схеме на диодах Д1—Д4 (см. рис. 1.4). Напряжение се- 
ти 220 В подается в схему выпрямителя через контакты 16, 7 и 
17, 8 блокировки В1, предохранители Пр1, Пр2 и силовой транс- 
форматор Тр3З. Минус выпрямителя соединен с корпусом, а плюс 
через предохранитель Пр3 и резистор КЗ подключен к обмотке 
реле Р|, которое является начальным звеном пускового устрой- 
ства ячейки СВК-3. Срабатывает реле Р]1 при поступлении мест- 
ной или дистанционной команды включения (ом. 7.3). Если тракт 
данной МФ исправен, то, сработав, реле Р| блокируется и оста- 
ется в сработавшем состоянии и после того, как посылка команды 
включения прекратится. Реле Р| находится в сработавшем со- 
стоянии как в режиме работы, так и в режиме резерва данной 
МФ. В режиме работы в пусковом устройстве ячейки СВК-3 сра- 
батывает реле Р4, и его контакты, не показанные на рис. 1.4, 
включают контактор Р] и реле Р2 (реле Рб в это время остает- 
ся в исходном состоянии!). При срабатывании контактора Р1 
контакты 7, 8 и 13, 14 подключат сигнал звуковой частоты [ про- 
граммы вещания через повышающий трансформатор Тр? к НЧ 
входу (контакты 4, 5) УПП. При срабатывании же реле Р2 его 
контакты 1, 5 и 6, 10 подключат модулированные сигналы П и 
ПТ программ вещания к ВЧ входу (контакты 1, 2) УПП. С вы- 
хода У ШТ (контакты 3, 7) сигналы уже всех трех программ ве- 
щания через предохранители [р4, Пр5 и контакты 3, 12 и 4, 13 
блокировки В1 поступят на МФ. 

В режиме резерва в данной ячейке СВК-3 помимо реле Р1 
в сработавшем состоянии находится только реле Рб. Реле Р4, а 
значит, и контактор Р]1 и реле Р?2 в это время находятся в исход- 
ном состоянии. Соответственно в режиме резерва на МФ подают- 
ся не сигналы программ вещания, а контрольное напряжение се- 
ти 240 В, частотой 50 Гц. В этом режиме контакты 1, би 2, 7 ре- 
ле Р] и контакты 9, 10 и 11, 12 контактора Р1 подключают на- 
пряжение 60 В с обмотки Ш силового трансформатора Тр3з к 
первичной обмотке трансформатора Тр2 данной ячейки СВК-3. 


1 Под исходным состоянием реле подразумевается такое состояние реле, 
из которого оно выходит при срабатывании. На всех рисунках положение кон- 
тактов соответствует исходному состоянию реле. 
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Это напряжение повышается трансформатором Тр2 от 60 до 
240 В и подается по тому же тракту, что и сигналы программ ве- 
щания, на МФ. Подача контрольного напряжения сети 240 В на 
МФ позволяет регистрировать повреждения на МФ, находящейся 
в режиме резерва. 

Заканчивая данный раздел, следует пояснить назначение кон- 
тактов 11, 5 реле Р4 и 9, 2 реле Рб. При срабатывании реле Р4 
его контакты 11, 5 замкнутся и подготовят цепь передачи инфор- 
мации о включении данной МФ в режим работы, а контакты 9, 2 
реле Рб подготовят цепь передачи информации о включении дан- 
ной МФ в режим резерва (см. 5.1 и 7.3). 


1.";. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АППАРАТУРЕ 
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ОПОРНОЙ УСИЛИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ 


Комплекс аппаратуры дистанционного управления ОУС 
состоит из командной аппаратуры, устанавливаемой на ЦСПВ, и 
исполнительной, находящейся непосредственно на самой дистан- 
ционно управляемой ОУС. До 1978 г. нашей промышленностью 
выпускался комплекс аппаратуры дистанционного управления 
УУП-2. Комплекс состоял из командного статива УПК-2, с помо- 
щью которого можно было дистанционно управлять двумя ОУС, 
и исполнительного УПИ-2 устанавливаемого на управляемой ОУС. 
Затем УУП-2 был снят с производства. Такое решение было про- 
диктовано следующими соображениями. 

Комплекс аппаратуры УУП-2 позволял передавать с ЦСПВ 
на ОУС только Г программу вещания, дистанционно управлять 
только четырьмя усилителями ПВ и соответственно получать об- 
ратный акустический контроль только с выходов этих усилите- 
лей. Посылать с ЦСПВ на ОУС можно было только одну общую 
команду включения всех ячеек СВК одновременно, что иногда 
(например, при аварии отдельных МФ) затрудняло работу пер- 
сонала. В исполнительной аппаратуре УПИ-2 отсутствовало уст- 
ройство промежуточной коммутации как по НЧ, так и по ВЧ ка- 
налам, что крайне осложняло работу обслуживающего персона- 
ла, приезжающего на ОУС для проведения профилактического или 
аварийного ремонта аппаратуры. В целом сама система постро- 
ения трактов дистанционного управления в комплексе аппарату- 
ры УУП-2 морально устарела и не обеспечивала возможности пе- 
редавать необходимое количество команд с ЦСПВ на ОУС, а 
также получать с ОУС на ЦСПВ необходимое количество сигна- 
лов и квитанций, информирующих персонал ЦСПВ о состоянии 
аппаратуры и трактов. 

_ В 1978 г. наша промышленность приступила к выпуску аппа- 
ратуры телеуправления и телесигнализации (ТУ-ТС) для сред- 
них и малых городов, в которой применена система частотного 
кодирования передаваемых команд управления, сигналов и кви- 
танций. Это позволило с помощью аппаратуры ТУ-ТС передавать 


26 


с ЦСПВ на ОУС по одной соединительной линии ГТС до 45 
команд управления с последующим подтверждением об испол- 
нении каждой переданной команды. Персоналу ЦСИВ была пре- 
доставлена возможность производить дистанционно целый ряд 
таких операций на ОУС, выполнение которых аппаратура УУП-2 
не обеспечивала. С помощью комплекса аппаратуры ТУ-ТС мо- 
жно дистанционно: 

включать и выключать четыре усилителя [Г программы веща-. 
ния, два передатчика П и Ш программ вещания и один радио- 
приемник, постоянно настроенный на станцию УКВ-ЧМ, по кото- 
_ рой передается одна из вышеназванных программ; 

переключать входные тракты 1, П и Ш программ вещания 
на резервную линию или выход местного радиоприемника; 

переключать нагрузку с выхода одного усилителя Г програм- 
мы вещания на другой; 

осуществлять на ЦСПВ акустический контроль 1, Пи Ш про- 
граммы вещания, а также контроль выхода приемника; 

включать отдельно каждую из ячеек стативов СВК-3; 

включать и выключать вентилятор ОУС. 


Комплекс аппаратуры ТУ-ТС позволил также получать с ОУС 
по той же линии ГТС, по которой передаются команды управ- 
ления, информацию о состоянии всех дистанционно управляемых 
объектов. Например, если электроэнергия на ОУС подается, ли- 
ния ТУ-ТС и вся действующая аппаратура исправны, то с данной 
ОУС на ЦСПВ постоянно поступает сигнал НОРМА. При ава- 
рии аппаратуры, а также при задымлении, затоплении или от- 
крывании входной двери ОУС на ЦСПВ посылается сигнал ава- 
рии. При этом поступление на ЦСПВ сигнала НОРМА прекра- 
щается. Расшифровать причину поступления сигнала аварии 
можно, послав с ЦСПВ на данную ОУС команду ОПРОС СОС- 
ТОЯНИЯ. При исполнении такой команды ЦСПВ поочередно 
получает с данной ОУС квитанции состояния, которые информи- 
руют о том, включена или выключена на момент опроса соответ- 
ствующая аппаратура и тракты ОУС. Всего с каждой ОУС на 
ЦСПВ по той же линии ГТС, по которой передаются команды 
управления, может быть послано до 30 квитанций состояния. К 
достоинствам комплекса аппаратуры ТУ-ТС следует также отне- 
сти наличие на ОУС устройства промежуточной коммутации, 
позволяющего оперативно производить необходимые подключе- 
ния выходов усилителей [ программы и передатчиков Пи Ш 
программ вещания к входам каждой из ячеек стативов СВК-3. 


В состав комплекса аппаратуры ТУ-ТС входят пульт цент- 
ральный управления (ПЦУ) и аппаратура контроля и управле- 
ния (АКУ) усилительными станциями, размещаемые на ЦСПВ, 
а также аппаратура управления станциями исполнительная 
(АУС-И), устанавливаемая на каждой управляемой ОУС. Пульт 
рассчитан на управление десятью ОУС, а АКУ — пятью. Соот- 
ветственно на ЦСПВ в зависимости от числа управляемых ОУС 
в комплексе с ПЦУ устанавливают один или два комплекта АКУ. 
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Пульт позволяет дистанционно управлять и четырьмя усилителя- 
ми звуковой частоты ЦСПВ, а также тридцатью ТИ, если на 
ЦСПВ установлена аппаратура управления и контроля транс- 
форматорных подстанций. Каждый статив этой аппаратуры 
УКТП-3 рассчитан на подключение десяти ТП. Поэтому на ЦСПВ 
в зависимости от числа ТП устанавливают один, два или три 
статива УКТП-3. Внедрение на узлах ПВ описываемой системы 
ТУ-ТС позволило одному человеку управлять всем станционным 
оборудованием малых и средних городов, что является большим 
достоинством такой системы. | 

Краткие сведения о работе схемы дистанционного управления 
и автоматического контроля ТП приведены в гл. 10, а принцип 
работы всех трактов остальной аппаратуры подробно рассмат- 
ривается в гл. 2—9. 

Сейчас же коротко ознакомимся с основными конструктивны- 
ми и техническими данными ПЦУ, АКУ и АУС-И. 

Пульт центральный управления. Конструктивно ПЦУ пред- 
ставляет собой металлическую «тумбу», имеющую габаритные 
размеры 1770Ж850Х 1570 мм. Передняя, горизонтальная часть 
пульта выполнена в виде столика, используемого как рабочее ме- 
сто для дежурного персонала ЦСПВ. Все элементы управления 
и частично сигнализации ПЦУ смонтированы на его лицевых па- 
нелях, размещенных в левой, средней и правой частях пульта. 
Над лицевыми панелями установлены шесть съемных блоков: че- 
тыре блока индикаторов уровня, блок телеизмерений и блок ос- 
циллографа. На «крыше» пульта (в центре) размещен метал- 
лический ящик, лицевая часть которого использована как свето- 
вое сигнальное табло, с помощью лампочек которого можно ви- 
зуально контролировать все основные операции, проводимые пер- 
соналом ЦСИВ по дистанционному управлению десятью ОУС и 
тридцатью ТИ, а также получать информацию о состоянии этих 
станций. Остальные узлы схемы ПЦУ размещены в его внутрен- 
ней части, закрываемой сзади двумя двустворчатыми дверцами: 
верхними и нижними. Верхние дверцы оборудованы механиче- 
ской блокировкой, обеспечивающей при их открывании отклю- 
чение питающего напряжения сети от элементов схемы блока ос- 
циллографа. 

Питание ПЦУ осуществляется от однофазной сети перемен- 
ного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц. Это напряжение 
подается в блок трех выпрямителей, на выходе каждого из ко- 
торых получают выпрямленные напряжения 60, 24 и 12 В (в 
дальнейшем тексте указанные выпрямители именуются источни- 
ками 60, 24 и 12 В соответственно). Плюс всех источников, ко- 
торые питают каналы управления и сигнализации ПЦУ и частич- 
но АКУ, соединен с корпусом. 


При проведении работ внутри пульта необходимо отключить индивидуаль- 
ным выключателем на силовом щите ЦСПВ напряжение сети 220 В, питающее 
ПЦУ, и вывесить на рукоятке этого выключателя предупреждающий плакат: 
«Не включать! Работают люди!». 
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Аппаратура контроля и управления. Каждый комплект АКУ 
выполнен в виде металлического шкафа, имеющего габаритные 
размеры 450Ж450х 2000 мм. Сзади шкаф закрывается дверью, 
не оборудованной блокировкой. Все узлы схемы, за исключением 
платы, к которой подключается напряжение питающей сети от 
силового щита станции, выполнены в виде съемных блоков. Съем- 
ные блоки вставляются в соответствующие отсеки шкафа с его 
_ лицевой стороны. Питается АКУ от однофазной сети переменного 
тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц. Это напряжение по- 
дается в схему выпрямителя, на выходе которого получают вы- 
прямленное напряжение 12 В (в дальнейшем тексте этот выпря- 
митель именуется источником 12 В). Плюс источника 12 В, пи- 
тающего элементы схемы АКУ, соединен с корпусом. 


При работе в шкафу АКУ необходимо выключить индивидуальным выклю- 
чателем на силовом щите напряжение сети 220 В, питающее данный шкаф, и 
вывесить на рукоятке этого выключателя предупреждающий плакат: «Не вклю- 
чать! Работают люди!». 


Аппаратура управления станциями исполнительная. Конст- 
руктивно АУС-И представляет собой металлический шкаф, име- 
ющий следующие габаритные размеры: 800Ж450Х 2000 мм. Сза-. 
ди шкаф закрывается дверью, не оборудованной блокировкой. 
Аппаратура АУС-И выполнена в виде блоков и панелей. Все 
съемные блоки АУС-И вставляются в соответствующие отсеки 
шкафа с лицевой стороны, а несъемные панели размещены вну- 
три шкафа и частично на его лицевой стороне. Питается АУС-И 
от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В, часто- 
той 50 Гц. Это напряжение подается на входы выпрямителей. На 
выходах выпрямителей получают следующие напряжения: 

60 В (плюс соединен с корпусом); 

36 В: 

12 В (плюс соединен с корпусом); 

6 В (Г) (минус соединен с корпусом); 

6 В (11) (плюс соединен с корпусом). 

2,1 В (минус соединен с корпусом). 

О том, какие элементы схемы АУС-И питает каждый из вы- 
шеперечисленных выпрямителей (источников), подробно будет 
рассмотрено в следующих главах. 

Напряжение сети 220 В, подаваемое на АУС-И, использу- 
ео также для питания ячеек СВК-3, установленных на данной 

УС. 


При проведении работ внутри шкафа АУС-И следует помнить, что на си- 
ловом щите ОУС необходимо отключить не только электропитание самой 
АУС-И, но и электропитание всей аппаратуры ОУС, дистанционно управляе- 
мой с помощью АУС-И. Необходимость отключения обусловлена тем, что на 
отдельные элементы схемы АУС-И (даже если эта аппаратура выключена) по- 
дается напряжение с аппаратуры ОУС, связанной с АУС-И цепями дистанци- 
онного управления. Соответственно на рукоятках всех выключателей необхо- 
димо вывесить предупреждающие плакаты: «Не включать! Работают люди!». 
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Глава. 9 


ТРАКТЫ ВЕЩАНИЯ, КОНТРОЛЯ 
И ТЕЛЕИЗМЕРЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
СТАНЦИИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ 


2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 


Для передачи на дистационно управляемые опорные 
усилительные станции (ОУС) сигналов звуковой частоты прог- 
рамм вещания, получаемых из радиовещательной аппаратной 
(РВА), на центральной станции проводного вещания (ЦСПВ) 
предусмотрены четыре канала проводного вещания (рис. 2.1). В 
каждом канале установлен свой усилитель. Усилитель 1 обычно 
закреплен за [ программой вещания, усилитель 2 — за П, уси- 
литель 3 — за Ш, а усилитель 4 — за [У (резервной). После 
усиления сигналы программ вещания передаются по соединитель- 
ным линиям (СЛ) городской телефонной сети (ГТС) на все дис- 
танционно управляемые ОУС и УС данного населенного пункта. 

При разработке ПЦУ в качестве предварительных усилителей 
была выбрана оусилительная аппаратура типа ТУ: ТУ-0,05; 
ТУ-0,1 или ТУ-0,4 (мощностью 0,05; 0,1 или 0,4 кВт соответствен- 
но). Поэтому в схему ПЦУ введены цепи, обеспечивающие рабо- 
ту пульта совместно с этой аппаратурой. Каждый комплект аппа- 
ратуры типа ТУ состоит из двух частей: полукомплект | получил 
условное название ЛЕВЫЙ усилитель, а полукомплект 2 — ПРА- 
ВЫЙ. Напряжения питания на ЛЕВЫЙ и ПРАВЫЙ усилители 
подаются раздельно с помощью элементов коммутации, установ- 
ленных непосредственно на самих усилителях. Управление же и 
контроль за работой усилителей могут быть как местными, так и 
дистанционными с ПЦУ!. Входы ЛЕВОГО и ПРАВОГО усилите- 
лей соединены параллельно и получают сигналы звуковой часто- 
ты программ вещания с ПЦУ по линии, условно называемой в 
дальнейшем шиной ОБЩИЙ ВХОД. Выходы же каждого из этих 
усилителей могут быть подключены либо к индивидуальной экви- 
валентной нагрузке КВ,, либо к реальной нагрузке по линии, ус- 
ловно называемой в дальнейшем шиной ОБЩИЙ ВЫХОД. Под- 
ключать выходы ДЕВОГО и ПРАВОГО усилителей к шине ОБ- 
ЩИЙ ВЫХОД можно только поочередно. Подключение осуществ- 
ляется автоматически при аварии работающего усилителя или 
планово дежурным персоналом ЦСИВ (второй усилитель в это 
время должен быть подготовлен к работе). Для распределения 
усиленных сигналов программ вещания на соединительные линии 
ОУС служат индивидуальные линейные блоки, размещенные в 
АКУ. В комплект каждой ОУС входит по четыре линейных блока. 
Блок | предназначен для передачи сигнала звуковой частоты [ 


' Цепи питания, а также цепи местного управления и контроля усилите- 
лей в настоящей книге не рассматриваются. 
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программы вещания с шины ОБЩИЙ ВЫХОД усилителя | на 
СЛ1, блок 2 — для передачи этого же сигнала с шины ОБЩИЙ 
ВЫХОД усилителя 1 на резервную СЛ4, блок 3 — для передачи 
сигнала звуковой частоты П программы вещания с шины ОБ- 
ЩИЙ ВЫХОД усилителя 2 на СЛ2, а блок 4 — для передачи 
сигнала звуковой частоты Ш программы вещания с шины ОБ- 
ЩИЙ ВЫХОД усилителя 3 на СЛЗ данной ОУС. При необходи- 
° мости входы каждого из линейных блоков могут быть переключе- 
_ ны к шине ОБЩИЙ ВЫХОД резервного усилителя 4. Входы од- 
 ноименных линейных блоков всех ОУС соединены параллельно, а 
° выход каждого из них подключен к соответствующей СЛ своей 
_ ОУС. При аварийном отключении электроэнергии на ЦСПВ вхо- 
ды линейных блоков [и 2 всех ОУС автоматически отключаются 
от шины ОБЩИЙ ВЫХОД усилителя | и подключаются к выхо- 
ду усилителя (который не входит в комплект аппаратуры), пи- 
тающегося от источника напряжения постоянного тока. Сигналы 
обратного контроля с усилителей, передатчиков и приемника ОУС 
можно получить на ЦСИВ по линии СЛ5, если с ЦСПВ на дан- 
ную ОУС по линии СЛ6б будут посланы соответствующие коман- 
ды управления по каналам ТУ-ТС. Линия СЛ5 каждой ОУС со 
стороны ЦСИВ подключается к индивидуальному блоку входной 
коммутации АКУ. При необходимости она может быть использо- 
вана для ведения телефонных переговоров между персоналом 
ЦСПВ и ОУС, для телеизмерений показателей трактов ОУС, а 
также (в случае повреждения линии СЛ6б) может быть переклю- 
чена к каналу ТУ-ТС. Линия СЛб (ТУ-ТС), как и линия СЛ5, 
подключена со стороны ЦСПВ к индивидуальному блоку входной 
коммутации АКУ данной ОУС. 


2.2. ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ 
ТРАНСЛЯЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ 


При включении питания на ЛЕВЫЙ и ПРАВЫЙ уси- 
лители'! их шины готовности (рис. 2.2) соединяются с плюсом ис- 
точника 24 В (корпус). При этом получают питание обмотки ре- 
ле входа этих усилителей по цепи: 

2.1. Плюс источника 24 В — корпус — элементы защит- 
ной автоматики ЛЕВОГО (ПРАВОГО) усилителя (условно 
показанные на рис. 2.2 штриховой линией) — шина готов- 
ности ЛЕВОГО (ПРАВОГО) усилителя — обмотка реле 
входа ЛЕВОГО (ПРАВОГО) усилителя Рьх/ (Рьх2) — минус 
источника 24 В. 

Реле Рьх| и Рьх2 сработают, замкнутся контакты 8, 1] и 9, 12 
этих реле и скоммутируют шину ОБЩИЙ ВХОД и индивидуаль- 
ные входы ЛЕВОГО и ПРАВОГО усилителей. У того из них, ко- 
торый включился раньше и соответственно шина готовности кото- 
рого первой соединилась с плюсом источника 24 В (корпусом), 
вместе с реле входа Рьх сработает и реле готовности Рхот. 


1 Работа схемы рассматривается на примере усилителя ТУ-0,1. 
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Допустим, что первым включился ЛЕВЫЙ усилитель. При 
этом вместе с реле Рьх1 сработает и реле Ргот1, обмотка которого 
получит питание по цепи: 

2.92. Плюс источника 24 В — корпус — шина готовности 
ЛЕВОГО усилителя — замкнутые контакты 5, 4 реле Ргот2 — 
замкнутые контакты 2,1! кнопки ПРАВЫЙ на ИЦУ — 06б- 
мотка реле Ргот1 — минус источника 24 В. 

При срабатывании реле Ргот|! контакты: 

3, 4 разомкнутся и отключат цепь питания обмотки Ргот2, В 
результате чего данное реле не сможет сработать и после того, 
_ как включится питание на ПРАВЫЙ усилитель; 

9, 10 замкнутся и подготовят цепь питания обмотки контакто- 
ра Рвых|; 

5, 6 замкнутся и включат питание на ЛЕВУЮ лампочку ГОТО- 
ВО на ПЦУ '. 

Цепь питания ЛЕВОЙ лампочки ГОТОВО: 

2.3. Плюс источника 24 В — корпус — замкнутые контак- 
ты 6, 5 реле Рьх„Ги Рот! — замкнутые контакты 11, 31 вы- 
ходного контактора Рьых!{ — ЛЕВАЯ лампочка ГОТОВО на 
ПЦУ — минус источника 24 В. 

Срабатывание реле Р.о.|! завершает включение ЛЕВОГО уси- 
лителя в режим готовности. При этом индивидуальный вход уси- 
лителя подключен к шине ОБЩИЙ ВХОД (поскольку реле входа 
усилителя сработало и его контакты 8, 11 и 9, 12 замкнулись), а 
выход — к индивидуальной эквивалентной нагрузке К! (посколь- 
ку выходной контактор Рвых| еще находится в исходном состоя- 
нии и его контакты 12, 32 и 13, 33 замкнуты). Режим готовности 
усилителя характеризуется еще и тем, что данный усилитель мож- 
но перевести из этого режима в режим работы, при котором его 
выход переключен с эквивалентной на реальную нагрузку. После 
того как питание включится на ПРАВЫЙ усилитель, его шина 
готовности соединится с плюсом источника 24 В (корпусом), сра- 
ботает реле входа Рьх2 и его контакты 5, 6 создадут цепь пита- 
ния ПРАВОЙ лампочки РЕЗЕРВ на ПЦУ: 


2.4. Плюс источника 24 В — корпус — замкнутые контак- 
ты 6, 5 реле Р,„2 — замкнутые контакты 7, 8 реле Рот — 
ПРАВАЯ лампочка РЕЗЕРВ на ПЦУ — минус источника 
24 В. 


Срабатывание реле входа Рьх2 завершает включение ПРАВО- 
ГО усилителя в режим резерва. В этом режиме вход данного 
усилителя, так же как и в режиме готовности, подключен к шине 
ОБЩИЙ ВХОД, а выход — к индивидуальной эквивалентной на- 
грузке К.2, но перевести усилитель из режима резерва сразу в ре- 
жим работы нельзя. Необходимо сначала перевести этот усили- 
тель в режим готовности (в данном случае ПРАВЫЙ усилитель). 
Это можно сделать либо выключив ЛЕВЫЙ усилитель, либо крат- 


' Здесь и в дальнейшем лампочки, относящиеся к ЛЕВОМУ усилителю, бу- 
дем условно называть ЛЕВЫМИ лампочками, а относящиеся к ПРАВОМУ уси- 
лителю — ПРАВЫМИ. 
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ковременно нажав на ПЦУ кнопочный выключатель (кнопку) 
ПРАВЫЙ. И в том и в другом случае реле Рог! выключится: в 
первом — в результате отключения шины готовности ЛЕВОГО 
усилителя от плюса источника 24 В (корпуса), а во втором — в 
результате размыкания контактов 1, 2 кнопки ПРАВЫЙ на ПЦУ 
(см. цепь 2.2). Поскольку при переходе реле Рот! в исходное 
состояние его контакты 3, 4 замкнутся, то для обмотки реле Р.о-2 
будет создана следующая цепь питания: 

2.5. Плюс источника 24 В — корпус — шина готовности 
ПРАВОГО усилителя — замкнутые контакты 3, 4 реле 
Р.о.| — замкнутые контакты 2, | кнопки ЛЕВЫЙ на ПЦУ — 
обмотка реле Рног2 — минус источника 24 В. 

При срабатывании реле Ргот2 его контакты: 

3, 4 разомкнутся и отключат цепь питания обмотки реле Рьо-[, 
в результате чего данное реле не сможет включиться и после того, 
как будет отжата кнопка ПРАВЫЙ на ПЦУ или будет подано 
питание на ЛЕВЫЙ усилитель (в случае, если питание выключи- 
лось); 

9, 10 замкнутся и подготовят цепь питания для обмотки кон- 
тактора Рьых2; 

7, 8 разомкнутся и отключат питание ПРАВОЙ лампочки РЕ- 
ЗЕРВ (см. цепь 2.4); 

5, 6 замкнутся и создадут цепь питания ПРАВОЙ лампочки 
ГОТОВО на ПЦУ. 

Цепь питания ПРАВОЙ лампочки ГОТОВО: 

2.6. Плюс источника 24 В — корпус — замкнутые контак- 
ты 6, 5 реле Рьх2 и Р.ог2 — замкнутые контакты 11, 51 вы- 
ходного контактора ПРАВОГО ‘усилителя Рьых2. — ПРАВАЯ 
лампочка ГОТОВО на ПЦУ — минус источника 24 В. 

При переходе реле Ргог|1 в исходное состояние ЛЕВАЯ лам- 
почка ГОТОВО на ПЦУ погаснет, а ЛЕВАЯ лампочка РЕЗЕРВ 
(если питание на ЛЕВЫЙ усилитель подано) засветится. Чтобы 
переключить ЛЕВЫЙ (или ПРАВЫЙ) усилитель из режима го- 
товности в режим работы, необходимо кратковременно нажать на 
ПЦУ кнопку ВКЛ. При этом замкнутся ее контакты 2, 3 и вклю- 
чат питание (24 В) на обмотку реле Р. Как следствие, реле Р 
срабатывает и блокируется по цепи: 

2.7. Плюс источника 24 В — корпус — обмотка реле Р — 
конктакты 2, 3 реле Р — контакты 1, 2 кнопки ВЫКЛ на 
ПЦУ — минус источника 24 В. 

При срабатывании реле Р его контакты 5, 6 создадут цепь пи- 
тания для обмотки контактора ЛЕВОГО (или ПРАВОГО) усили- 
теля Рвых| (или Рьых2): 

2.8. Плюс источника 24 В — корпус — шина готовности 
ЛЕВОГО (или ПРАВОГО) усилителя — замкнутые контак- 
ты 9, 10 реле Ргот! (или Рьот2) — обмотка выходного контак- 
тора Рьых! (или Рьвых2) — замкнутые контакты 6, 5 реле 
Р — минус источника 24 В. | 
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При срабатывании выходного контактора Р»ых! (или Рьых2) 
контакты: | 

22, 42 и 23, 43 замкнутся и подключат выход ЛЕВОГО (или 
ПРАВОГО) усилителя к шине ОБЩИЙ ВЫХОД данного ТУ; — 

12, 32 и 13, 33 разомкнутся и отключат выход ЛЕВОГО (или 
ПРАВОГО) усилителя от эквивалентной нагрузки К.| (или К.2); 

11, 31 разомкнутся и отключат питание ЛЕВОЙ (или ПРА- 
ВОЙ) лампочки ГОТОВО; 

21, 41 замкнутся и создадут цепь питания ЛЕВОЙ (или ПРА- 
ВОЙ) лампочки РАБОТА на ПЦУ. 

Цепь питания ЛЕВОЙ (или ПРАВОЙ) лампочки РАБОТА: 

2.9. Плюс источника 24 В — корпус — замкнутые кон- 
такты 6, 5 реле Рьх|1 и Ргот| (или Рвх2 и Рьот2) — замкнутые 
контакты 21, 41 выходного контактора Рзых|! (или Рвых2) — 
ЛЕВАЯ (или ПРАВАЯ) лампочка РАБОТА на ПЦУ — ми- 
нус источника 24 В. 

Чтобы перевести ЛЕВЫЙ (или ПРАВЫЙ) усилитель из ре- 
жима работы снова в режим готовности, необходимо на ПЦУ 
кратковременно нажать кнопку ВЫКЛ. При этом реле Р вернется 
в исходное состояние, так как контакты 1, 2 кнопки ВЫКЛ ра- 
зомкнут цепь питания обмотки этого реле. Как следствие, кон- 
такты 9, 6 реле Р разомкнут цепь питания обмотки контактора 
Рьых| (или Рвых2). В результате усилитель из режима работы пе- 
рейдет в режим готовности. При аварии ЛЕВОГО (или ПРАВО- 
ГО) усилителя на ПЦУ светится ЛЕВАЯ (или ПРАВАЯ) лам- 
почка АВАРИЯ. Обусловлено это тем, что шина аварии усилителя 
при его неисправности автоматически подключается к плюсу ис- 
точника 24 В (корпусу), в результате создается цепь питания лам- 
почки АВАРИЯ поврежденного усилителя. 


2.3. ВХОДНЫЕ ТРАКТЫ ВЕЩАНИЯ 


Для коммутации и регулировки уровня сигналов зву- 
ковой частоты программ вещания, подаваемых на вход каждого 
усилителя, на ПЦУ установлены следующие элементы (см. рис. 
г. 

регуляторы уровня РУ1—РУ4, обеспечивающие регулировку 
уровня сигнала звуковой частоты, подаваемого на шину ОБЩИЙ 
ВХОД, в пределах 20 дБ; 

переключатели $1—$4, с помощью которых на вход каждого 
регулятора РУ может быть подключен любой из 10 источников 
программ; | 

реле К1—К4 (их контакты переключают шину ОБЩИЙ ВХОД 
на линию, по которой передается специальная программа веща- 
НИЯ). 
Реле К|1—К4 срабатывают одновременно при поступлении с 
пункта, откуда ведется специальная программа вещания, команды 
на включение этой программы. При этом к выводам 14 обмоток 
реле К1—К4 подключается плюс источника 24 В (корпус). Вы- 
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воды 13 обмоток этих реле постоянно присоединены к минусу ис- 
точника 24 В ПЦУ. Контакты 1, 4 названных реле отключаются 
от контактов 3, 6 и подключаются к контактам 2, 5. В результате 
шина ОБЩИЙ ВХОД каждого усилителя отключается от своего: 
регулятора уровня и подключается к линии специальной програм- 
мы вещания. Схема подключения этой линии к шинам ОБЩИЙ. 
ВХОД усилителей |—4 имеет недостаток. Дело в том, что при ве- 
дении таких передач дежурный персонал ЦСПВ не имеет возмож- 
ности регулировать уровень сигнала, поступающего на вход уси- 
лителей. Поэтому более целесообразным было бы включить кон- 
такты реле К1—К4 между переключателями $1—5$4 и регулято- 
рами уровня РУ1—РУ4. 

Каждый переключатель $1—$4 конструктивно представляет’ 
собой набор из 11 кнопок. Первые 10 кнопок служат для подклю- 
чения любого из 10 источников программ к входу своего регуля- 
тора уровня, а 11-я — для отключения скоммутированного источ- 
ника программы от этого регулятора. Кнопки переключателя свя- 
заны между собой механической блокировкой, в результате чего» 
к входу РУ можно одновременно подключить только один источ- 
ник программы. Так, если в процессе эксплуатации в переключа- 
теле была нажата кнопка |, а затем нажали кнопку 2, то кнопка 
|] механически вернется в исходное положение и соответственно: 
вход данного РУ отключится от источника программы |[ и под- 
ключится к источнику 2. Если же по условиям эксплуатации необ-. 
ходимо отключить какой-либо источник программы, ранее под- 
ключенный к входу РУ, не подавая при этом на него сигнал от’ 
другого источника, то следует нажать кнопку 1] данного переклю- 
чателя. При нажатии кнопки 11 любая из ранее нажатых кнопок 
|—10 механически вернется в исходное положение. Источников: 
программ, которые могут быть подключены к входам регуляторов: 
уровня РУ1—РУ4, десять. К девяти из них предусматривается 
подключение внешних соединительных линий. Десятым источни- 
ком программы является местный генератор-метроном, смонтиро- 
ванный непосредственно на ПЦУ. Генератор-метроном использу- 
ется для проверки исправности трактов вещания во время пере- 
рыва в передачах РВА. Контакты переключателей $1—5$4 подклю- 
чаются к соединительным линиям через линейные трансформаторы 
Т1!-—Т9 и корректирующие контуры !, обеспечивающие коррекцию 
частотной характеристики на верхних частотах до 6 дБ. В тех 
случаях, когда вместо программ вещания, поступающих по соеди- 
нительным линиям, к ПЦУ подключают местные источники прог- 
рамм (приемники, магнитофоны и т. д.), корректирующие конту- 
ры (а иногда и линейные трансформаторы) из схемы входного. 
тракта исключают. На рис. 2.1 показан вариант подключения 
входных трактов, когда вход РУ1 соединен с источником 1 (линия, 
по которой получают Г программу вещания); вход РУ2 — с ис- 


' На рис. 2.1 показаны только первые четыре трансформатора Т1— Т4 и 
четыре корректирующих контура. 
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точником 2 (линия, по которой получают П программу вещания); 
вход РУЗ — с источником 3 (линия, по которой получают Ш прог- 
рамму вещания); вход РУ4 — с источником 4 (линия, по которой 
получают 1У или резервную программу вещания). При этом в пе- 
реключателях $1, $2, $3, $4 нажаты кнопки 1, 2, 3, 4 соответст- 
венно. Непосредственно подключают сигналы звуковой частоты 
программ вещания к входу своего регулятора уровня контакты 2, 
5 и З, 6 нажатой кнопки переключателей $1—5$4. Схема входной 
коммутации предусматривает возможность подключения непос- 
редственно к шинам ОБЩИЙ ВХОД усилителей | и 4 сигналов 
с выхода блока командных импульсов (БКИ) аппаратуры вклю- 
чения уличных динамиков (АВУД). Данная аппаратура состоит 
из БКИ, устанавливаемого на ЦСПВ (в нашем случае в ПЦУ), 
и исполнительного устройства, устанавливаемого в стативах 
СТР-5 или на тех участках линий РФ, которые находятся в непо- 
средственной близости от уличных громкоговорителей (динами- 
ков). Блок командных импульсов предназначен для кратковре- 
менных посылок на вход усилителей | программы вещания ЦСИВ 
сигналов команд включения и выключения уличных громкогово- 
рителей. Эти команды по каналам [ программы вещания посту- 
пают с ЦСПВ на все ОУС и УС; а значит, и на все ТП и РФ 
данного города или населенного пункта. Контакты 3, 4 и 1, 2 пе- 
реключателя $, установленного в положение [ пр., подключают 
выход устройства БКИ к шине ОБЩИЙ ВХОД усилителя 1. Если 
команды, посылаемые с БКИ, необходимо передавать по [У кана- 
лу усиления, то переключатель $ переводят в положение ПУ пр. 
При этом его контакты 3, 4 переключаются с контактов 1, 2 к 
контактам 5, 6. Соответственно выход БКИ отключается от шины 
ОБЩИЙ ВХОД усилителя | и переключается к шине ОБЩИЙ 
ВХОД усилителя 4. Следует отметить, что при поступлении команд- 
ных импульсов с выхода БКИ на шину ОБЩИЙ ВХОД усилителя 
| или 4 основная программа, подключенная к этой шине переклю- 
чателем 51| или $4, не отключается. 


Контроль за выходным уровнем усилителей ТУ осуществляет- 
ся с помощью индивидуальных индикаторов уровня ИП1—ИП4, 
каждый из которых подключен параллельно к шине ОБЩИЙ ВЫ- 
ХОД своего усилителя. При необходимости индикатор уровня 
ИП4 может быть использован для визуального наблюдения за 
уровнем сигнала в различных точках трактов контроля (см. 2.5). 


24. ВЫХОДНЫЕ ТРАКТЫ ВЕЩАНИЯ 


Сигналы звуковой частоты [, Пи ПГ программ веща- 
ния с шин ОБЩИЙ ВЫХОД усилителей |—3 распределяются на 
соответствующие СЛ каждой ОУС с помощью индивидуальных 
линейных блоков, размещенных в АКУ. 


В состав каждого линейного блока входят следующие основ- 
ные элементы схемы: 
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реле К! (его контакты переключают тракт данного линейного 
блока, а значит, и СЛ, подключенную к этому ‘блоку, на шину 
ОБЩИЙ ВЫХОД усилителя 4); 

реле К2 (его контакты переключают тракт данного линейного 
блока на линию телеизмерений); 

автотрансформатор Т]1, позволяющий с отводов обмотки пода- 
вать на соединительную линию ОУС сигналы, уровень которых 
можно менять в пределах 6... 30 В; 

контрольное гнездо Х2, включенное на входе автотрансформа- 
тора ТТ; 

корректирующий контур, предназначенный для коррекции амп- 
литудно-частотной характеристики соединительной линии ОУС ме- 
тодом предыскажения, с глубиной коррекции 22...28 дБ; 


линейный трансформатор Т2. 


В исходном состоянии реле К! и К2 их контакты 3, би 1, 4 
замкнуты. Поэтому сигналы звуковой частоты 1, Пи ПТ программ 
вещания с шин ОБЩИЙ ВЫХОД усилителей |—3 поступают че- 
рез элементы схемы индивидуального линейного блока АКУ на 
соответствующие СЛ каждой из ОУС. Следует отметить, что вхо- 
ды линейных блоков [1 и 2 всех ОУС подключены к шине ОБЩИЙ 
ВЫХОД усилителя | через контакты 2, 5 и 1, 4 реле К, которое 
срабатывает сразу же после подачи напряжения сети 220 В на 
АКУ. Контакты 1, 4 и 2, 5 этого реле замкнуты, и соответственно 
входы линейных блоков [и 2 всех ОУС подключены к шине ОБ- 
ЩИЙ ВЫХОД усилителя 1. При отключении электроэнергии кон- 
такты |, 4 и 2, 65 реле К в АКУ размыкаются, а контакты 1, 4 и 
3, 6 замыкаются. Если на ЦСПВ установлен усилитель У, питаю- 
щийся от источника напряжения постоянного тока; то выход этого 
усилителя подключают к контактам 3, 6 реле К в АКУ. Очевидно, 
что в этом случае при отключении электроэнергии сигнал [ прог- 
раммы вещания поступает на вход линейных блоков [и 2 уже с 
выхода усилителя У. 


Если по условиям эксплуатации необходимо переключить вход 
какого-либо линейного блока с основного усилителя на резервный 
усилитель 4, то выполняют следующие операции. Подготавливают 
усилитель 4 к работе, подключают переключателем $4 нужную 
программу к входу усилителя, устанавливают регулятором РУ4 по 
индикатору уровня И[14 номинальный уровень на выходе этого 
усилителя. Затем в заданном линейном блоке АКУ нажимают 
кнопку [У пр., а на ПЦУ (кратковременно) — кнопку $23 (ВКЛ 
ГУ пр.). При нажатии кнопки $23 на ПЦУ срабатывает реле К5, 
обмотка которого получит питание по цепи: 


2.10. Плюс источника 24 В ПЦУ — корпус — обмотка 
реле К5 — замкнутые контакты 23, 22 кнопки $23 — минус 
источника 24 В. 


Сработав, реле К5 блокируется по цепи: 


2.11. Плюс источника 24 В ПЦУ — корпус — обмотка 
реле К5 — замкнутые контакты 1, 2 реле К5 — замкнутые 
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контакты 21, 22 кнопки $24 (ВЫКЛ [У пр.) — минус ис- 
точника 24 В. 

При срабатывании реле К5 его контакты 4, 5 замкнут цепь пи- 
тания обмотки реле К! в том линейном блоке АКУ, в котором 
была нажата кнопка ТУ пр.: 

2.12. Плюс источника 24 В ПЦУ — корпус — обмотка 
реле К! с параллельно подключенной к ней лампочкой Н1 
в линейном блоке АКУ — замкнутые контакты 3, | кнопки 
ГУ пр. — замкнутые контакты 5, 4 реле К5 на ПЦУ — ми- 
нус источника 24 В. 

Получив питание, реле К! в АКУ сработает, и его контакты 
1, 4, и 3, 6 разомкнутся и отключат тракт данного линейного 
блока от шины ОБЩИЙ ВЫХОД закрепленного за ним усили- 
теля, а контакты 1, 4 и 2, 65 замкнутся и подключат к данному 
тракту шину ОБЩИЙ ВЫХОД усилителя 4. В тех случаях, когда 
к шине ОБЩИЙ ВЫХОД усилителя 4 необходимо переключить 
тракты нескольких линейных блоков АКУ, то кнопку ТУ пр. нажи- 
мают во всех тех линейных блоках АКУ тракты которых нужно 
переключить к шине ОБЩИЙ ВЫХОД усилителя 4. Чтобы вер- 
нуть входы линейных блоков АКУ в исходное положение, необхо- 
димо на ПЦУ кратковременно нажать кнопку $524 (ВЫКЛ ТУ пр.). 
При этом реле К5 на ПЦУ разблокируется и его контакты разом- 
кнут цепь питания обмоток всех ранее сработавших реле К] в 
линейных блоках АКУ. Иногда по условиям эксплуатации возни- 
кает необходимость вернуть в исходное положение реле К] только 
одного из линейных блоков АКУ с тем, чтобы реле К] в осталь- 
ных блоках оставались в сработавшем состоянии. Для этого не- 
обходимо, не нажимая кнопки $24 на ПЦУ, отжать кнопку ПУ 
пр. в том линейном блоке АКУ, реле К! которого должно быть 
переведено в исходное положение. 


2.0. ТРАКТЫ КОНТРОЛЯ 


Оперативный контроль работы трактов вещания в раз- 
личных его точках осуществляется на ЦСПВ акустическим мето- 
дом с помощью громкоговорителя Гр (см. рис. 2.1) или головных 
_ телефонов и визуальным методом с помощью индикаторов уров- 
ня и осциллографа. Условимся называть линию, к которой под- 
ключены все приборы для акустического и визуального контроля 
работы трактов вещания, шиной ОБЩИЙ КОНТРОЛЬ. 
К шине ОБЩИЙ КОНТРОЛЬ постоянно подключены: 
осциллограф, если переключатель 53 в блоке осциллографа 
установлен в положение, при котором его контакты 1, 2 и $3, 4 
замкнуты; 
индикатор уровня ИП4, если переключатель $21 в блоке это- 
го прибора установлен в положение, при котором его контакты 1, 
2 и 5, 4 замкнуты; 
элементы тракта акустического контроля: громкоговоритель 
Гр, усилитель, регулятор входного уровня сигналов (РУ), посту- 
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пающих на усилитель, гнездо Х1 для подключения головных теле- 
фонов. 

К шине ОБЩИЙ КОНТРОЛЬ дежурный персонал ЦСПВ мо- 
жет подключить: 

любой из 10 источников программ; 

шину ОБЩИЙ ВХОД усилителей 1—4; 

индивидуальные выходы ЛЕВОГО и ПРАВОГО! усилителей 
1—4; 

шину КОНТРОЛЬ ОУС любой из 10 дистанционно управляе- 
мых ОУС; 

шину АКУСТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ТП любой из 30 дистан- 
ционно управляемых ТИ (см. 10.3). 

Подключение осуществляется нажатием индивидуальных кно- 
пок контроля ИСТОЧНИКИ ПРОГРАММЫ, ВХОДЫ ТУ, ВЫХО- 
ДЫ ТУ, ОУС и ТП. При нажатии любой кнопки контроля «глав- 
ные» (переключаемые) контакты 2, 22 кнопки отключаются 
от «внутренних» контактов 1, 21 и подключаются к «внеш- 
ним» контактам 3, 23, к которым присоединен контролируе- 
мый тракт. Контакты всех кнопок контроля соединены друг с дру- 
гом последовательно: контакты 2, 22 каждой кнопки (за исклю- 
чением кнопки ИСТОЧНИК ПРОГРАММЫ 1, контакты 2, 22 ко- 
торой подключены непосредственно к шине ОБЩИИ КОНТРОЛЬ) 
соединены с контактами 1, 21 предыдущей кнопки. Поэтому ин- 
дивидуальной кнопкой контроля одновременно подключить к ши- 
не ОБЩИЙ КОНТРОЛЬ можно только один проверяемый тракт 
при том обязательном условии, что все предыдущие кнопки конт- 
роля должны быть в это время отжаты. 

Для осуществления дистанционного контроля работы усилите- 
лей, передатчиков и приемника каждой ОУС необходимо на ЦСПВ 
подключить линию обратного контроля и телефонной связи СЛ5 
данной ОУС к шине ОБЩИЙ КОНТРОЛЬ на ПЦУ. Линия СЛ5 
подключена со стороны ЦСПВ к индивидуальному блоку вход- 
ной коммутации АКуУ, в тракт контроля которого входят следую- 
щие основные элементы схемы: 

реле К1, его контакты переключают тракт контроля в схему 
телеизмерений (см. 2.6); 

удлинитель, вносящий необходимое затухание уровня сигна- 
ла, поступающего с линии СЛ5; 


контрольное гнездо Х2, включенное на выходе удлинителя; 


реле К4, Кб и Кб, их контакты переключают тракт контроля в 
схему телефонной связи (см. 3.5); 


кнопка $, при нажатии переключающая канал ТУ-ТС с линии 
СЛб на линию СЛЪЬ (см. 3.6); 


трансформатор Т1, линейная обмотка которого состоит из двух 
симметричных полуобмоток, разделенных по постоянному току 
конденсатором С]. 


' На рис. 2.1 цепи ПРАВЫХ усилителей не показаны. 
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В результате такой схемы включения линия СЛ5 дополняется двумя ис- 
кусственными каналами, каждый из которых работает по схеме «провод — зем- 
ля» !. Один из этих каналов используется для передачи телефонного вызова с 
ОУС на ЦСПВ (см. 3.5), а второй — для дистанционного переключения кана- 
‚ла ТУ-ТС к линии обратного контроля С./Т5 (см. 3.6). 


Если реле К|, К4, К5 и Кб в схеме блока входной коммута- 
ции находятся в исходном состоянии, а кнопка $ отжата, то ли- 
ния СЛ5 окажется подключенной к шине КОНТРОЛЬ ОУС (в 
данном случае ОУС № 1). Линия СЛЬ будет подключена в этом 
случае к шине КОНТРОЛЬ ОУС через трансформатор Т1, замк- 
нутые контакты 2, 22 и |1, 21| кнопки $, замкнутые контакты 4, 7 
и 6, 9 реле Кб, Кб и К4, удлинитель, замкнутые контакты 1,4 и3, 6 
реле К!. Шина КОНТРОЛЬ ОУС, в свою очередь, может быть 
подключена к шине ОБЩИЙ КОНТРОЛЬ на ПЦУ. Для этого 
следует кнопку ВЫБОР ОУС(1) и кнопку ОУС нажать, а все 
предыдущие кнопки контроля — отжать. Тогда шина КОНТ- 
РОЛЬ ОУС подключится к шине ОБЩИЙ КОНТРОЛЬ на ПЦУ 
через замкнутые контакты 23, 26 и 22, 25 нажатой кнопки ВЫ- 
БОР ОУС (1), контакты 3, 23 и 2, 22 нажатой кнопки ОУС и кон- 
такты |, 2[ и 2, 22 всех предыдущих (ненажатых) кнопок ВЫХО- 
ДЫ ТУ, ВХОДЫ ТУ и ИСТОЧНИКИ ПРОГРАММЫ. Контакты 
кнопок ВЫБОР ОУС 1—10, так же как и контакты кнопок конт- 
роля, соединены друг с другом последовательно. Поэтому к шине 
ОБЩИИ КОНТРОЛЬ на ПЦУ одновременно может быть под- 
ключена шина контроля (а значит, и линия СЛ5) только одной 
ОУС. Со стороны ОУС к линии СЛ5 по дистанционной команде 
с ЦСПВ, в свою очередь, могут быть подключены: каналы обрат- 
ных контролей с любого из четырех усилителей [| программы ве- 
щания, каналы обратного контроля передатчиков П и Ш прог- 
рамм вещания, а также выход приемника ОУС. Чтобы подклю- 
чить к линии СЛ5 канал обратного контроля с усилителей 1, 2, 3 
или 4 заданной ОУС, необходимо послать на эту ОУС команды 
38, 39, 40 или 41. Для подключения к линии СЛ5 канала обрат- 
ного контроля передатчика П или Ш программы необходимо по- 
слать команду 43 или 44. И наконец, чтобы подключить к линии 
СЛ5 выход приемника, необходимо послать команду 42. Посылка 
команд 38—44 осуществляется кратковременным нажатием одной 
из кнопок, объединенных общим названием ВЫБОР ПРОГРАММ °. 
Так, для посылки команд 38—41 нажимают кнопки, имеющие ин- 
дивидуальное название УС1—УС43, а для посылки команд 42, 43 
или 44 — кнопки с индивидуальным названием ПР-К, П пр. или 
Ш пр. При нажатии каждой названной кнопки замыкаются ее 
контакты 2 и 3, 22 и 23, 5 и б, 25 и 26. Замыкание указанных 
контактов обеспечивает на ЦСИВ формирование нужной коман- 


т Со стороны ОУС линия СЛ5 также подключена к трансформатору, ли- 
нейные полуобмотки которого разделены конденсатором. 
? О дополнительных включениях, производимых при посылке команд с 
ЦСПВ на ОУС, о формировании этих команд см. гл. 4. 
3 Кнопки УС2 и УСЗ на рис. 2.1 не показаны. 
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ды, подключение сигналов сформированной команды к линии 
ТУ-ТС заданной ОУС, подготовку переключения шины КОНТ- 
РОЛЬ данной ОУС в схему телеизмерений (см. 2.6), включение 
местной сигнализации на ПЦУ соответственно. „Действительно, 
при замыкании контактов 25, 26 кнопок, с помошью которых по- 
сылаются команды 38—44, плюс источника 24, В (корпус) под- 
ключается через резисторы К48—К54 к управляющим электро‹ 
дам тиристоров \У1—У7. В результате эти тиристоры откроются и 
в их анодных цепях потечет ток, а лампочки Н1—НУТ, включен: 
ные в эти цепи, начнут светиться. Цепь анодного тока тиристо“ 
ров У1— УТ: 
2.13. Плюс источника 24 В — корпус — анод, катод ти- 
ристоров У1—\У7 — лампочки Н1—Н7 — замкнутые контак 
ты 25, 24 кнопки СБРОС — минус источника 24 В. 

Тиристоры У1—\У7 останутся открытыми, и лампочки Н1—Н? 
будут светиться до тех пор, пока кратковременно не будет нажа 
та кнопка СБРОС на ПЦУ. При этом контакты 24, 25 этой кноп* 
ки разомкнут общую анодную цепь тиристоров У1—У7. При на 
жатии названной кнопки с ЦСПВ на ОУС посылается команда 
45. Формирование данной команды осуществляется замыканием 
контактов 2, 3 кнопки СБРОС, а кратковременное подключение 
сигналов сформированной команды к линии ТУ-ТС заданной 
ОУС — замыканием контактов 65, 6 этой кнопки. О назначении 

команды 45 будет сказано в следующих главах. 


2.6. ТРАКТЫ ТЕЛЕИЗМЕРЕНИИ 


При проведении телеизмерений качественных показате- 
лей дистанционно управляемых ОУС на вход измеряемого усили- 
теля или передатчика данной ОУС вместо сигналов программ ве- 
щания с ЦСПВ подается сигнал генератора. Выходное же напря- 
жение усилителя или передатчика! по линии обратного контроля 
СЛ5 передается с ОУС на ЦСПВ, где подключается к входу из- 
мерителя качественных показателей (рис. 2.3). Телеизмерения 
можно осуществлять либо приборами, не входящими в комплект 
ПЦУ (вариант 1), либо приборами блока-панели телеизмерений 
ПТИ, размещенного в ПЦУ (вариант 2). Прежде чем приступить 
к проведению телеизмерений трактов данной ОУС, необходимо 
произвести следующие подготовительные операции: 

нажать кнопку $7 (ТЕЛЕИЗМ) на ПЦУ; 

включить выключателем ВКЛ питание на элементы схемы 
блока ПТИ; 

выбрать измеряемый тракт и нужную ОУС нажатием кнопки 
ВЫБОР ОУС и кратковременным нажатием одной из кнопок ВЫ- 
БОР ПРОГРАММ. 

Рассмотрим, как осуществляются телеизмерения показателей 
трактов ОУС на примере усилителя 1 ОУС № 1. Для этого необ- 


1 Под выходным напряжением передатчика подразумевается контрольное 
напряжение, получаемое после детектирования Выходного АМ-сигнала. 
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ходимо после проведения подготовительных операций послать с 
ЦСПВ на ОУС команду 38, для чего на ПЦУ следует кратковре- 
менно нажать кнопку УС1. При этом замкнутся контакты 5, 6 
кнопки УС|! и создадут цепь питания обмотки реле телеизмере- 
ния К! на ПЦУ: 

2.14. Плюс источника 24 В — корпус — замкнутые кон- 
такты 9, 6 кнопки УС|1 — обмотка реле телеизмерения К1 — 
минус источника 24 В. 

Сработав, реле К1 блокируется через свои замкнутые контак- 
ты 2, [и замкнутые контакты 22, 23 нажатой кнопки ТЕЛЕИЗМ. 
Одновременно при срабатывании реле К] его контакты 4, 5 замы- 
каются и подготавливают цепи питания обмоток соответствующих 
реле в линейных блоках 1, 2 и в блоке входной коммутации АКУ 
данной ОУС. 

При варианте | телеизмерений необходимо нажать кнопку 
МЕСТН в блоке ПТИ и подключить к гнезду Х2 этого блока вы- 
ход генератора ЦСПВ, а к гнезду Х|1 — вход измерителя качест- 
венных показателей трактов. При нажатии кнопки МЕСТН в бло- 
ке ПТИ замкнутся контакты 8, 9 этой кнопки и включат питание 
на обмотку реле К9 в блоке ПТИ по цепи: 

2.15. Плюс источника 24 В — корпус — обмотка реле 
К9 — замкнутые контакты 9, 8 кнопки МЕСТН — минус 
источника 24 В. 

При срабатывании реле К9 его контакты 1, 2 замкнутся и соз- 
дадут цепи питания обмоток реле К2 в линейных блоках [и 2 
АКУ, а также обмотки реле К] в блоке входной коммутации АКУ 
данной ОУС. Рассмотрим, какие при этом произойдут включения. 
Цепь питания обмоток реле К2 в линейных блоках АКУ: 

2.16. Плюс источника 24 В — корпус — замкнутые кон- 
такты 2, 3 кнопки ВЫБОР ОУС (1) — обмотки реле К2 и 
диоды У| в линейных блоках | и 2 АКУ — замкнутые кон- 
такты 5, 4 реле телеизмерений К1 на ПЦУ — замкнутые 
контакты 2, | реле К9Э — замкнутые контакты 3, 5 кнопки 
ВКЛ в блоке ПТИ — минус источника 24 В. 


Получив питание на свои обмотки, реле К2 в линейных бло- 
ках | и 2 АКУ сработают. При этом контакты 1, 4 и З, 6 реле К2 
разомкнутся и отключат от шины ОБЩИЙ ВЫХОД усилителя 1 
входные тракты линейных блоков 1 и 2, а контакты 1, 4 и 2, 5 
замкнутся и подключат эти тракты к контактам 2, 22 кнопки 
МЕСТН блока ПТИ. При телеизмерениях по 1-му варианту эта 
кнопка нажата. Поэтому ее контакты 2, 22 переключены к кон- 
тактам 3, 23. Соответственно входные тракты линейных блоков 1 
и 2 окажутся подключенными к контактам гнезда Х2 блока ПТИ, 
к которым подключается выход генератора ЦСПВ. Цепь питания 
обмотки К] в блоке входной коммутации АКУ: 


2.17. Плюс источника 24 В — корпус — замкнутые кон- 
такты 2, 3 кнопки ВЫБОР ОУС(1) — обмотка реле К] в 
блоке входной коммутации АКУ — диоды \У2 и У! в линей- 
ных блоках Ги 2 АКУ — контакты 5, 4 реле телеизмерения 
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К! на ПЦУ — контакты 2, 1 реле К9 и 3, 5 кнопки ВКЛ. В 
блоке ПТИ — минус источника 24 В. 


Получив питание на свою обмотку, реле К] в блоке входной 
коммутации сработает. При этом контакты 1, 4 и/З, 6 реле К! 
разомкнутся и отключат от схемы контроля трав линии обрат- 
ного контроля СЛ5, а контакты 1, 4 и 2, 5 а и подключат 
этот тракт к контактам 5, 25 кнопки МЕСТН в/блоке ПТИ. Кон- 
такты 65, 25 этой кнопки переключены (поскольку кнопка нажата) 
к контактам 6, 26. Соответственно тракт к ортроля данной ОУС 
окажется подключенным к контактам гнезда’ Х1, к которым под- 
ключается вход измерителя качественных казателей ЦСПВ. 


При проведении телеизмерений по варианту 2 кнопка МЕСТН 
в блоке ПТИ отжимается, в результате депи измерения отклю- 
чаются от гнезд Х| и Х2 и переключаются соответственно на вход 
измерителя и выход усилителя генератора, входящих в состав 
блока ПТИ. Одновременно при отжатии кнопки питание на об- 
мотку реле К9 блока ПТИ отключается. При проведении телеиз- 
мерений по варианту 2 реле К9 будет Срабатывать кратковремен- 
но. Питание на свою обмотку в этом случае оно получит при на- 
жатии кнопки ИЗМЕРЕНИЕ в блоке ПТИ по цепи: 


2.18. Плюс источника 24 В — корпус — обмотка реле 
К9 — замкнутые контакты 23, 22 кнопки ИЗМЕРЕНИЕ — 
конденсатор С47 — замкнутые контакты 3, 5 кнопки ВКЛ — 
минус источника 24 В. 


Реле К9, через обмотку которого потечет зарядной ток конден- 
сатора С47, сработает, в результате чего измеряемые тракты под- 
ключаются к приборам блока ПТИ. Постоянная времени цепи за- 
ряда конденсатора С47 равна примерно 150 мс. Поэтому такое же 
время будет находиться в сработавшем состоянии и реле К9, а 
значит, это же время измеряемые тракты будут подключены к 
приборам ПТИ. Но отсчет измеряемого напряжения по индика- 
тору уровня можно производить только в течение последних 30 мс 
интервала времени (150 мс), отведенного для измерения. Эту за- 
держку во времени (120 мс) получают введением в блок ПТИ 
специального устройства задержки. 


Такое построение схемы позволяет уменьшить влияние пере- 
ходных процессов в блоке ПТИ при проведении измерений по ва- 
рианту 2. После того как кнопка ИЗМЕРЕНИЕ будет отжата, 
конденсатор С47 разрядится через резистор К80 и схема вернет- 
ся в исходное состояние. 


Мы рассмотрели схему телеизмерений показателей тракта уси- 
лителя 1 ОУС № 1. Измерения показателей трактов усилителей 
2, Зи 4 данной ОУС осуществляется аналогично. При этих изме- 
рениях на ПЦУ будет уже нажиматься кнопка УС2, УСЗ или УС4 
и соответственно с ЦСПВ на ОУС будет посылаться команда 39, 
40 или 41, по которой к линии СЛ5 со стороны ОУС будет под- 
ключаться канал обратного контроля усилителя 2, 3 или 4. Кон- 
такты 5, 6 всех четырех кнопок УС1—УС4 соединены параллельно, 
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поэтому при нажатии этих кнопок на ПЦУ будет срабатывать 
одно и ТО же реле телеизмерений К]. 

При проведении телеизмерений качественных показателей пе- 
редатчика П (или ПГ) программы вещания данной ОУС на ПЦУ, 
после того как будут выполнены все подготовительные операции, 
нужно кратковременно нажать кнопку П пр. (или ПТ пр.). При 
этом с ЦСПВ на ОУС будет послана команда 43 (или 44), по ко- 
торой к линии СЛ5 со стороны ОУС подключится контрольное 
напряжение передатчика П (или ПГ) программы вещания. Оче- 
видно, что при нажатии на ПЦУ кнопки П пр. (или ПТ пр.) сра- 
ботает уже реле телеизмерений К2 (или КЗ), обмотка которого 

получит питание по цепи: 


2.19. Плюс источника 24 В — корпус — замкнутые кон- 
такты 5, 6 кнопки П пр. (или Ш пр.) — обмотка реле К2 
(или КЗ) — минус источника 24 В. 


Сработав, реле К? (или КЗ) блокируется через’ собственные 
контакты |1, 2 и контакты 22, 23 нажатой кнопки ТЕЛЕИЗМ. Од- 
новременно при срабатывании реле К? (или КЗ) контакты 4, 5 
этого реле замыкаются и подготавливают цепи питания обмоток 
соответствующих реле в линейном блоке 3 (или 4) и в блоке вход- 
ной коммутации АКУ. Далее, когда в блоке ПТИ срабатывает 
реле К9, в линейном блоке 3 (или 4), в свою очередь, сработает 


реле К2, а в блоке входной коммутации АКУ — реле К!. Цепь 
питания обмотки реле К2 в линейном блоке 3 (или 4) АКУ: 
2.20. Плюс источника 24 В — корпус — замкнутые кон- 


такты 2, 3 кнопки ВЫБОР ОУС (1) на ПЦУ — обмотка ре- 
ле К2 и диод У| в линейном блоке 3 (или 4) АКУ — замк- 
нутые контакты 5, 4 реле телеизмерений К2 (или КЗ) на 
ПЦУ — замкнутые контакты 2, | реле КЭ — замкнутые кон- 
такты 3, 5 кнопки ВКЛ в блоке ПТИ — минус источника 
24 В. 

х Цепь питания обмотки реле К! в блоке входной коммутации 

КУ: 

2.21. Плюс источника 24 В — корпус — контакты 2, 3 
кнопки ВЫБОР ОУС (1) на ПЦУ — обмотка реле К] в бло- 
ке входной коммутации АКУ — диоды \У?2 и У! в линейном 
блоке 3 (или 4) АКУ — замкнутые контакты 5,4 реле телеиз- 
мерений К2 (или КЗ) на ПЦУ — контакты 2, | реле К9 — 
контакты 3, 5 кнопки ВКЛ в блоке ПТИ — минус источни- 
ка 24 В. 

Получив питание на свои обмотки, реле К2 в линейном блоке 
3 (или 4) и реле К! в блоке входной коммутации АКУ сработа- 
ют, и их контакты переключат входные и выходные тракты П 
(или Ш) программы вещания на измерение. 
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Глава о и 


ТРАКТЫ ВЕЩАНИЯ, КОНТРОЛЯ / 
И ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ | 
ОПОРНОЙ УСИЛИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ 


3.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 


На рис. 3.1 показана фупиционяльная схема основ- 
ных трактов опорной усилительной станций (ОУС), на которой 
установлены четыре усилителя Гпрограммы/ вещания (УПВ-5), два 
передатчика Пи ПП программ вещания / (ПТПВ-500/250), четы- 
ре статива выходной коммутации (СВК.3) и приемник (Пр-К). 
Управление перечисленной аппаратурой /ОУС осуществляется ди- 
станционно с ЦСПВ (см. гл. 7) по системе ТУ-ТС с помошью 
линии СЛ6б. Аппаратура ОУС получает питание от трехфазной 
сети переменного тока напряжением 3Х380 В, частотой 050 Гц. 
Сигналы программ вещания поступают на ОУС от ЦСПВ по че- 
тырем соединительным линиям ГТС! (СЛ1—СЛ4). Сигналы об- 
ратного акустического контроля передаются с ОУС на ЦСПВ по 
линии СЛ5. Эта линия используется также для служебной теле- 
фонной связи между персоналом ОУС и ЦСПВ (см. 3.5), а при 
повреждении линии СЛб может быть дистанционно переключена 
на каналы ТУ-ТС (см. 3.6). 


3.2. ВХОДНЫЕ ТРАКТЫ ВЕЩАНИЯ 


Входной тракт 1 программы вещания. Сигнал Т про- 
граммы вещания от ЦСПВ по линии СЛТ поступает на ОУС в 
АУС-И на первичную обмотку линейного трансформатора Т1 бло- 
ка резервирования программ (БР), а с вторичной обмотки транс- 
форматора — на контакты 33, 55 реле К1. Если реле К| находит- 
ся в исходном состоянии, то его контакты 33, 55 и 32, 54 замк- 
нуты, и сигнал звуковой частоты [1 программы вещания через кор- 
ректирующий контур А5 и удлинитель А1 поступает на входы 
всех четырех усилителей УПВ-5. Входной тракт | программы ве- 
щания может быть переключен дистанционно с ЦСПВ на резерв- 
ную линию СЛ4. Для этого с ЦСПВ необходимо послать коман- 
ду управления 21, по которой на ОУС в БРП сработает реле К]. 
При его срабатывании контакты 32, 54 и 33, 55 разомкнутся, а 
контакты 32, 54 и 31|, 53 — замкнутся. При этом входной тракт 
Г программы вещания отключится от линии СЛ1 и подключится 
к шине РЕЗЕРВНЫЙ КАНАЛ. Если реле К4 в блоке БРП в это 
время находится в исходном состоянии, то шина РЕЗЕРВНЫЙ 
КАНАЛ через контакты 32, 54 и 33, 55 подключена к резервной 
линии СЛ4. Соответственно и тракт | программы вещания в этом 
случае окажется подключенным к линии СЛ4. Как следует из 
предыдущей главы, на линию СЛ4 обычно подается сигнал Г про- 
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граммы вещания. Однако в процессе эксплуатации дежурный пер- 
сонал ЦСПВ имеет возможность подключать к линии СЛ4 и дру- 
гую программу. Поэтому перед тем, как посылать с ЦСПВ коман- 
ду 21, следует убедиться, что на линию СЛ4 поступает сигнал 
именно [| программы вещания. Такой контроль можно осуществить 
с помощью головных телефонов, подключив их в гнездо Х2 линей- 
ного блока2 АКУ (см. рис. 2.1). При поступлении команды 21 реле 
К] (см. рис.3.1), сработав, блокируется и остается в этом состоянии 
до тех пор, пока с ЦСПВ не поступит команда 25, по которой раз- 
блокируется данное реле. При этом входной тракт [ программы 
вещания переключится с линии СЛ4 на линию СЛ1. 


Входные тракты П и Ш программ вещания. Сигналы П (или 
ПГ) программы вещания, передаваемые с ЦСПВ по линии СЛ? 
(или СЛЗ), поступают на ОУС в АУС-И на первичную обмотку 
линейного трансформатора Т2 (или ТЗ) БРИ, а с его вторичной 
обмотки — на контакты 33, 59 реле К2 (или КЗ). Если реле К2 
(или КЗ) находится в исходном состоянии, контакты 33, 55 и 32, 
94 замкнуты и сигнал П (или ПТ) программы вещания через кор- 
ректирующий контур Аб (или А7) и удлинитель А? (или АЗ) по- 
ступит на вход передатчика П (или ПГ) программы вещания. 
Входной тракт П (или ПТ) программы вещания (так же, как 
входной тракт [ программы) может быть переключен дистанци- 
онно с ЦСПВ на резервную линию СЛ4. Для этого с ЦСПВ не- 
обходимо подать команду управления 22 (или 23), по которой 
на ОУС сработает реле К2 (или КЗ). При срабатывании реле К2 
(или КЗ) его контакты отключат входной тракт П (или Ш) про- 
граммы вещания от линии СЛ? (или СЛЗ) и, если реле К4 на- 
ходится в исходном состоянии, подключат этот тракт к Линии 
СЛ4. Перед тем как посылать команду, дежурный персонал 
ЦСПВ должен подключить линию СЛ4 к тракту П программы 
вещания, если посылается команда 22, или к тракту Ш програм- 
мы вещания, если посылается команда 23. Реле К2 (или КЗ), сра- 
ботав, блокируется и остается в сработавшем состоянии до тех 
пор, пока с ЦСПВ не поступит общая для всех трех входных 
трактов ОУС команда 25. При ее поступлении реле К2 (или КЗ) 
разблокируется и его контакты переключат входной тракт П 
(или П]) программы вещания с линии СЛ4 на линию СЛ2 (или 
СЛЗ). Если по условиям эксплуатации к линии СЛ4 необходи- 
мо одновременно переключить все входные тракты ОУС, то с 
ЦСПВ поочередно посылают команды 21, 22 и 23. В результате 
на ОУС в блоке БРП сработают реле К1, К2 и КЗ и их контак- 
ты осуществят переключения, описанные выше. 


Переключение входных трактов ОУС к выходу приемника. В 
аварийных случаях (например, при повреждении СЛ ГТС, по ко- 
торым с ЦСПВ на ОУС подаются сигналы программ вещания) 
может возникнуть необходимость подключения входных трактов 
ОУС к выходу приемника. Как правило, приемник, установленный 
на ОУС, настроен на станцию УКВ-ЧМ, передающую Г (основ- 
ную) программу вещания. Поэтому сначала рассмотрим подклю- 
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чение к выходу приемника только одногс входного тракта Г. про- 
граммы вещания (вариант 1), используемое в случае поврежде- 
ния только линий СЛ] и СЛ4. Чтобы подключить к выходу при- 
емника входной тракт [ программы вещания, необходимо послать 
с ЦСПВ команду 24, по которой на ОУС сработает реле К4 и его 
контакты переключат шину РЕЗЕРВНЫЙ КАНАЛ данной ОУС 
с поврежденной линии СЛ4 на выход приемника. Затем с ЦСПВ 
посылается команда 21, вызывающая срабатывание реле К|1 в 
блоке БРИ и переключение входного тракта [Г программы веща- 
ния на шину РЕЗЕРВНЫЙ КАНАЛ. Поскольку эта шина при по- 
ступлении команды 24 была переключена на выход приемника, 
то и входной тракт [ программы вещания окажется подключен- 
ным к выходу этого приемника. Сработав, реле К4, так же как 
и реле К|, блокируется и остается в сработавшем состоянии до 
тех пор, пока с ЦСПВ не поступит команда 26 и не разблокиру- 
ет реле К4. Для подключения тракта Г программы вещания к сво- 
ему основному каналу следует послать с ЦСПВ сначала коман- 
ду 25, а затем команду 26. По команде 25 тракт Г программы 
вещания подключится к линии СЛ1, а по команде 26 шина 
РЕЗЕРВНЫЙ КАНАЛ подключится к линии СЛА. 

Если к выходу приемника следует подключить все три вход- 
ных тракта ОУС (вариант 2), то с ЦСПВ сначала посылают 
команду 24, а затем поочередно команды 21, 22 и 23. При этом 
каждый входной тракт 1, П и ПГ программ вещания отключает- 
ся от своих основных каналов (СЛ1—СЛЗ) и подключается к 
выходу приемника. Вариант 2 применяется в тех случаях, ког- 
да вышли из строя все четыре линии ГТС, по которым переда- 
ются сигналы программ вещания. Очевидно, что при этом вариан- 
те на входы всех усилителей и передатчиков будет подаваться [ 
программа вещания. Чтобы переключить тракты 1, П и Ш про- 
граммы вещания на свои основные каналы, с ЦСПВ посылает- 
ся команда 25, а затем команда 26. 

В процессе эксплуатации может возникнуть и вариант 3 под- 
ключения входных трактов ОУС к выходу приемника. Допустим, 
что на длительное время вышла из строя линия СЛ2 (или СЛЗ), 
по которой передается П (или ПГ) программа вещания, а так-_ 
же резервная линия СЛ4. Линия же СЛ1 для передачи сигналов 
Т программы вещания работает нормально. Тогда непосредствен- 
но на самой ОУС можно перестроить приемник на УКВ-ЧМ стан- 
цию, передающую П (или ПТ) программу вещания, а с ЦСИВ 
соответственно послать сначала команду 24, а затем команду 22 
(или 23). Подробно об исполнении на ОУС команд 21—26, а так- 


же о прохождении тока в цепях обмоток всех реле говорится 
в 8.|. 


3.3. ТРАКТЫ КОНТРОЛЯ 


Линия обратного контроля и телефонной связи (СЛ5), 
также как и линия ТУ-ТС (СЛ6б), подключена со стороны ОУС к 
блоку входного устройства АУС-И. Линейная обмотка трансфор- 
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_матора Т2, к которой непосредственно подключается линия СЛЪ5, 
состоит из двух симметричных полуобмоток, соединенных через 
конденсатор С1. Если реле К! в блоке входного устройства на- 
ходится в исходном состоянии! и контакты 7, 10 и 9, 12 замкну- 
ты, то линия СЛ5 оказывается подключенной к контактам 5, 22 
рычага $1, на которой вешается микротелефонная трубка (на 
рис. 3.1 не показана). Если микротелефонная трубка снята, то 
контакты 5, 22 рычага $1 подключены к контактам 6, 23 и линия 
СЛ5 оказывается подключенной в схему телефонной связи. Если 
же микротелефонная трубка повешена на рычаг $1, то его кон- 
такты 65, 22 и 4, 21 замкнуты и линия СЛ5 соединена с шиной 
КАНАЛ ОБРАТНОГО КОНТРОЛЯ ОУС. К этой шине по ко- 
мандам, посылаемым с ЦСПВ, подключаются индивидуальные ка- 
налы обратного контроля усилителей, передатчиков и приемника 
ОУС. Так, при поступлении с ЦСПВ команды 38 на ОУС сра- 
ботает реле К1 в блоке контроля, его контакты 1, 4 и 2, 9 зам- 
кнутся и подключат выход усилителя | через понижающий транс- 
форматор Т]1 и корректирующий контур к шине КАНАЛ ОБРАТ- 
НОГО КОНТРОЛЯ ОУС?. Аналогично при поступлении с ЦСПВ 
команд 39, 40 или 41 на ОУС в блоке контроля АУС-И сработа- 
ют реле К2, КЗ или К4, их контакты 1, 4 и 2, 5 замкнутся и 
подключат к шине КАНАЛ ОБРАТНОГО КОНТРОЛЯ ОУС ка- 
налы обратного контроля усилителей 2, 3 или 4. 

Схема подключения к шине КАНАЛ ОБРАТНОГО КОНТРО- 
ЛЯ ОУС приемника и передатчиков ОУС отличается от схемы 
подключения усилителей 1—4. Сигналы звуковой частоты с выхо- 
да приемника и каналов обратного контроля передатчиков (так 
условно называются шины ОБР. КОНТР. передатчиков) сначала 
поступают на специальный усилитель контроля, а затем на шину 
КАНАЛ ОБРАТНОГО КОНТРОЛЯ ОУС. 

Рассмотрим, как осуществляются эти подключения. При по- 
ступлении команды 43 на ОУС в блоке контроля АУС-И срабо- 
тает реле К5. При этом контакты 4, 7 и 5, 8 этого реле замкнут- 
ся и подключат к входу усилителя контроля канал обратного кон- 
троля передатчика 1] программы вещания. При поступлении 
команды 44 в блоке контроля АУС-И сработает реле Кб, его кон- 
такты 4, 7 и 5, 8 замкнутся и подключат через замкнутые кон- 
такты 4, 7 и 6, 9 находящегося в исходном состоянии реле К5 ка- 
нал обратного контроля передатчика Ш программы вещания к 
входу усилителя контроля. И наконец, при поступлении с ЦСПВ 
на ОУС команды 42 в блоке контроля АУС-И срабатывает реле 
К7. При этом его контакты 4, 7 и 5, 8 замкнутся и подключат 
(через замкнутые контакты 4, 7 и 6, 9 находящихся в исходном 
состоянии реле К5 и Кб) выход приемника ОУС к входу усили- 


т О работе реле К1, контакты которого подключают линию СЛ5 в схему 
ТУ-ТС. см. в 3.6. 


? Здесь и в дальнейшем цепи, подключаемые в схему контроля с вторич- 


ных обмоток трансформаторов Т1—Т4, условно называются каналами обрат- 
ного контроля усилителей 1—4. 
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теля контроля. Питание 60 В для усилителя контроля поступает 
через контакты 5, 4 реле К44 на панели дешифратора АУС-И, 
которое срабатывает при поступлении с ЦСПВ команд 42, 43 
или 44. При поступлении любой из этих команд в блоке контро- 
ля АУС-И срабатывает реле К8, его контакты 1, 4 и 2, 5 замыка- 
ются и подключают выход усилителя контроля через согласую- 
щий трансформатор Т2 и общий корректирующий контур к ши- 
не КАНАЛ ОБРАТНОГО КОНТРОЛЯ ОУС. Таким образом, по- 
сылая поочередно с ЦСПВ команды 42—44, можно подключить 
к линии СЛЬ выход приемника и индивидуальные каналы обрат- 
ного контроля передатчиков П или Ш программы вещания. 
Рассмотренная выше схема контроля имеет недостаток. Дело 
в том, что реле К1-—КУ7, сработав, блокируются и остаются в сра- 
ботавшем состоянии до тех пор, пока с ЦСПВ не будет послана 
команда 45. Поэтому, если на ЦСИВ ошибочно перед посылкой 
на ОУС каждой из команд 38—41 не будет предварительно пос- 
лана команда 45, то к линии СЛ5 одновременно окажутся под- 
ключенными каналы обратного контроля усилителя |—4. Анало- 
тично после проверки каналов обратного контроля усилителей 
нельзя приступать к проверке каналов обратного контроля при- 
емника и передатчиков ОУС, не послав предварительно с ЦСИВ 
команду 45. Чтобы устранить этот недостаток и тем самым упро- 
<стить работу обслуживающего персонала ЦСПВ, целесообразно 
внести в схему контроля ОУС изменение: от входа общего кор- 
ректирующего контура блока контроля следует отсоединить кон- 
такты 2, 5 реле К2, КЗ, К4 и К&, а затем присоединить контакты 
2, 5 реле К2 к контактам 3, 6 реле К], контакты 2, 5 реле КЗ — 
к контактам 3, 6 реле К2, контакты 2, 5 реле К4 — к контактам 
3, 6 реле КЗ, а контакты 2, 5 реле К8 — к контактам 3, 6 реле 
К4. При такой схеме контроля к линии СЛ5 сможет быть под- 
ключен при любых командах с ЦСИВ только один контролируе- 
мый канал ОУС. (Исполнение на ОУС команд 38—45, а также 
прохождение тока в цепях обмоток всех реле, участвующих в ис- 
полнении названных команд, будет подробно рассмотрено в 8.2). 


3.4. ВЫХОДНЫЕ ТРАКТЫ ВЕЩАНИЯ 


В схеме основных трактов ОУС, показанной на рис. 
3.1, в качестве усилителей Г программы вещания использованы 
‘усилители УПВ-5, а в качестве передатчиков П и Ш программ 
вещания — комплект передающих устройств ПТПВ-500/250. Вы- 
ходные тракты вещания ОУС будут рассматриваться на примере 
этой аппаратуры. 

Из предыдущего (см. 1.2) известно, что процесс поэтапного 
‘включения напряжения питания на усилитель УПВ-5 завершает- 
‚ся срабатыванием его контактора нагрузки 5Р7. При этом выходы 
‘усилителя |—4 подключаются через замкнутые контакты С2, СЗ 
‘и Л2, ЛЗ этих контакторов к контактам 2, 4 переключателей 
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$10—5$13, вмонтированных в АУС-И. Эти переключатели имеют 
положения РАБОТА и ЭКВ. Если $10—5$13 установлены в поло- 
жение РАБОТА, то их контакты 2, 4 и 1, 3 замкнуты и выходы 
усилителей 1—4 подключены к контактам 1, 7 выходных кон- 
такторов К1—К4, вмонтированных в АУС-И. Если же переключа- 
тели $10—5$13 установлены в положение ЭКВ, то их контакты 2, 
4 и 5, 7 замкнуты и выходы всех усилителей подключены к обще- 
му резистору эквивалентной нагрузки К.. Переключатели $10— 
513 переводятся в положение ЭКВ при настройке или измерени- 
ях качественных показателей усилителей, проводимых Не 
ственно на самой ОУС. 

При срабатывании контакторов 5Р7 усилителей 1—4 создает- 
ся следующая цепь питания обмоток  контакторов К|1—КА4 в 
АУС-И: 

3.1. Плюс источника 36 В в АУС-И — замкнутые контак- 
ты 4, 3 реле К1—К4 на панели управления АУС-И — замк- 
нутые контакты С4, Л4 контакторов нагрузки 5Р7 усилите- 
лей |—4 — обмотки выходных контакторов К]|1—К4 в 
АУС-И — минус источника 36 В. 


Контакторы К1—К4 в АУС-И при подаче питания на их 0б- 
мотки срабатывают, их контакты 1, 7 и 2, 8 замкнутся и подклю- 
чат выходы усилителей 1—4 к выходным шинам |—4, к каждой 
из которых подключается индивидуальная нагрузка ОУС. Одно- 
временно при срабатывании выходных контакторов К1—К4 созда- 
ется цепь питания обмоток реле К5—КВ8 (реле готовности усили- 
телей 1—4 при их работе в комплексе с АУС-И): 

3.2. Плюс источника 12 В — корпус — замкнутые контак- 
ты 12, 11| выходных контакторов К|1—К4 — обмотки реле го- 
товности К5—К8 — минус источника 12 В. 


Схема соединения контактов выходных контакторов К1—К4 
позволяет осуществлять автоматическое взаиморезервирование 
усилителей |—4. Если работают все четыре усилителя, то их 
выходы подключены к выходным шинам |—4 соответственно. Те- 
перь допустим, что в процессе эксплуатации усилитель | выклю-. 
чился аварийно или дистанционно по команде с ЦСПВ. Очевид- 
но, что при выключении усилителя | вернется в исходное положе- 
ние и его контактор нагрузки 5Р7, а значит, и выходной контак- 
тор К! в АУС-И. При этом контакты 1, Ти 2, 8 контактора К1 
отключат выходную шину | от выхода усилителя |, а контакты 
4, би 3, 5 подключат эту шину к выходной шине 2. Если в это 
время усилитель 2 работает и его контактор нагрузки 5РУТ, а зна- 
ЧИТ, И ВЫХОДНОЙ контактор К? в АУС-И сработали, то нагрузка, 
подключенная к выходной шине 1 (так же, как и нагрузка, под- 
ключенная к выходной шине 2), будет получать сигнал [ програм- 
мы вещания с выхода усилителя 2. Аналогично при выключении 
усилителя 2 его выходная шина 2 отключится от выхода этого 
усилителя и переключится к выходной шине 3. При выключении 
усилителя 3 его выходная шина 3 отключится от выхода этого 
усилителя и переключится к выходной шине 4. И наконец, при вы- 
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Выход 


Выходная ключении усилителя 4 выходная шина 4 
Урилителя , 


и отключится от усилителя 4 и переклю- 
чится к выходной шине |. Очевидно, что 
при таком варианте работы схемы авто- 
матического резервирования усилителей 
(вариант 1) все четыре выходные шины 
(а значит, и подключенные к ним нагруз- 
ки ОУС) будут получать сигнал [ про- 
граммы вещания при любом числе рабо- 
тающих усилителей, даже если на ОУС 
останется включенным только один уси- 
литель. Однако такой режим работы 
ОУС допускается лишь на самое корот- 
кое время, так как в подобной аварийной 
ситуации работающий усилитель будет 
перегружен. В этом случае персонал 
ЦСПВ должен быстро «разгружать» 
ОУС, для чего с помощью аппаратуры 
управления ТП необходимо дистанционно 
переключить часть МФ, питающихся от 
вы ре данной ОУС, на другие направления. 
А В Существует еще один вариант резер- 
Г Ка вирования усилителей ОУС (вариант 2). 
При этом в качестве резервного усилите- 
ля используется усилитель 4 ОУС (рис. 
3.2). К выходной шине 4 этого усилителя 
и подключаются при выключении усили- 
телей 1—3 их выходные шины 1—3. Если в процессе эксплуатации 
выйдет из строя (или не будет включен) усилитель 4, то при выклю- 
чении усилителей 1—3 на их выходные шины сигнал [ программы 
вещания поступать не будет. Схема построения выходных трак- 
тов усилителей [ программы вещания имеет недостаток, который 
заключается в следующем. Если обслуживающий персонал ОУС 
‚ после проведения измерений не переключит выход этого усили- 
теля с эквивалентной нагрузки на реальную, то на выходную ши- 
ну данного усилителя (а значит, и на нагрузку, подключенную к 
ней) сигнал [ программы вещания поступать не будет. Поэтому 
была введена схема дистанционного управления выходными трак- 
тами ОУС. Каждая выходная шина |—4 может быть принудитель- 
но переключена с выхода неработающего усилителя к выходу 
работающего. Для этой цели используются команды 31—34 сис- 


темы ТУ-ТС. Так, по команде 31, посланной с ЦСПВ, на ОУС 


срабатывает реле К! на панели управления АУС-И и его кон- 
такты 3, 4 размыкают цепь питания обмотки выходного контак- 
тора К! на панели контакторов. В результате выходная шина 
| отключается от выхода усилителя | и переключается либо к 
выходной шине 2 (вариант 1), либо к выходной шине 4 (ва- 
риант 2). По команде’'32 на ОУС срабатывает реле К2 на пане- 
ли управления, и его контакты 3, 4 размыкают цепь питания 


$0 


Рис. 3.2. Схема взаиморе- 
зервирования усилителей 


обмотки выходного контактора К? на панели контакторов. В ре- 
зультате выходная шина 2 отключается от выхода усилителя 2 
и переключается либо к выходной шине 3 (вариант 1), либо к 
выходной шине 4 (вариант 2). По команде 33 на ОУС срабаты- 
вает реле КЗ на панели управления и его контакты 3, 4 размы- 
кают цепь питания обмотки выходного контактора КЗ на панели 
контакторов. В результате выходная шина 3 отключается от вы- 
хода усилителя и переключается к выходной шине 4 при любом 
варианте схемы взаиморезервирования. По команде 34 (которая 
посылается только в том случае, если схема взаиморезервирова- 
ния выполнена по варианту 1) на ОУС срабатывает реле К4 на 
панели управления, и его контакты 3, 4 размыкают цепь питания 
выходного контактора К4 на панели контакторов. В результате 
выходная шина 4 отключается от выхода усилителя 4 и подклю- 
чается к выходной шине 1. Сработав, реле К1—К4 на панели уп- 
равления АУС-И блокируются и остаются в этом состоянии до 
тех пор, пока с ЦСПВ не поступит общая для всех четырех уси- 
лителей команда 35. При этом реле К1—К4 разблокируются, в 
результате схема возвращается в исходное положение (подробно 
об исполнении на ОУС команд 31—35, а также о прохождении то- 
ка в цепях обмоток всех реле, участвующих в исполнении этих 
команд, см. в 8.3). 


Выходные шины 1—4 АУС-И постоянно присоединены к со- 
ответствующим контактам ЗЧ-переключателей $14—5$21. С по- 
мощью этих переключателей сигнал [ программы вещания с 
усилителей ОУС может быть подключен через индивидуальные 
предохранители Е19, Е20 — Е33, ЕЗ4А к ЗЧ-входу каждой ячейки 
СВК-3. Переключатели $14—5$21| имеют четыре рабочих положе- 
ния. Первые три положения переключателей использованы для 
подключения ЗЧ-входа данной ячейки СВК-3 к выходным шинам 
усилителей 1—3, а четвертое — для подключения к шине измере- 
ния. Таким образом, на ЗЧ-вход каждой ячейки СВК-3З сигнал 1 
программы вещания может поступать только с трех выходных 
шин АУС-И. В связи с этим каждая пара переключателей $14— 
521 имеет свою схему подключения к выходным шинам АУС-И. 
Так, в переключателях $14—5$15, коммутирующих сигнал [| про- 
граммы вещания и ЗЧ-входы ячеек [и П СВК-3 №1, к контактам 
13, 15 подключена выходная шина 1, к контактам 9, 11 — выход- 
ная шина 2, а к контактам 5, 7 — выходная шина 3. В переклю- 
чателях $16 и $17, коммутирующих сигнал [ программы веща- 
ния и ЗЧ-входы ячеек Ги П СВК-3 № 2, к контактам 13, 15 под- 
ключена выходная шина 2, к контактам 9, 11 — выходная шина 
3, а к контактам 5, 7 — выходная шина 4. В переключателях $13 
и $19, коммутирующих сигнал | программы вещания и ЗЧ-вхо- 
ды ячеек Ги ПП СВК-3 № 3, к контактам 13, 15 подключена вы- 
ходная шина 3, к контактам 9, 11 — выходная шина 4, а к кон- 
тактам 5, 7 — выходная шина |. И наконец, в переключателях 
520 и $21, коммутирующих сигнал [ программы вещания и 
ЗЧ-входы ячеек Ги П СВК-3 № 4, к контактам 13, 15 подклю- 
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чена выходная шина 4, к контактам 9, 11 — выходная шина 1, а 
к контактам 5, 7 — выходная шина 2. Такой «разнобой» в схеме 
подключения выходных шин |1—4 к переключателям 514—521] в эк- 
сплуатации неудобен. Более целесообразным было бы применить 
переключатели, имеющие пять рабочих положений. Тогда четыре 
положения использовались бы для подключения выходных шин 
|—4 по одинаковой для всех восьми переключателей схеме, а 
пятое положение — для измерения трактов МФ. 

Заканчивая описание схемы построения выходных трактов [ 
программы вещания, следует сказать, что при включении любого 
усилителя ОУС (при условии, что эти усилители работают в ком- 
плексе с АУС-И) на все ячейки СВК-3 автоматически подается 
напряжение сети 220 В, которое необходимо для питания пуско- 
вых цепей каждой ячейки. Действительно, как было сказано вы- 
ше, при включении усилителей 1—4 срабатывают реле готовности 
этих усилителей К5—К8 на панели контакторов АУС-И. Контакты 
4, 5 названных реле соединены параллельно, поэтому при сраба- 
тывании хотя бы одного реле К5—КВ его контакты 4, 5 включат 
питание обмотки реле К9 по цепи: 


3.3. Плюс источника 60 В — корпус — замкнутые контак- 
ты 4, 5 реле К5—К8 — обмотка реле К9Э — минус источника 
60 В. 


Получив питание на свою обмотку, реле КЭ сработает, его 
контакты 3, 4 замкнутся и подключат через контакты 2, 5 и 3, 6 
индивидуальных выключателей $2—59 и предохранители Е$3, 
Е4 —Е17, Е18 напряжение сети 220 В на каждую ячейку СВК-3 
№ 1—4. При необходимости подача напряжения 220 В на от- 
дельные ячейки СВК-3З (например, при их ремонте или неисправ- 
ности) может быть прекращена индивидуальными выключателя- 
ми 52—59, закрепленными за этими ячейками. Непосредственное 
включение каждой ячейки СВК-3 осуществляется либо местными 
элементами коммутации, вмонтированными в данной ячейке, либо 
дистанционно по командам 13—20, посылаемым с ЦСПВ на ОУС 
(см. 7.3). 

Перейдем к рассмотрению выходных трактов передатчиков П 
и Ш программ вещания. На выходе каждого — передатчика 
ПТИВ-500/250 (см. 1.3) включен симметрирующий трансформатор 
1Тр4, имеющий две самостоятельные выходные обмотки 1 и 2. Вы- 
ходы передатчиков в АУС-И соединяются последовательно, т. е. 
обмотка | передатчика П программы соединена с обмоткой 1 
передатчика [Ш программы, а обмотка 2 передатчика П програм- 
мы — с обмоткой передатчика Ш программы вещания. Обмотки 
| передатчика Пи Ш программ подключаются к контактам 5, 17 
ВЧ-переключателей 526—529, а обмотки 2 — к одноименным кон- 
тактам ВЧ-переключателей $22—5$25. Переключатели $22—5$29 
имеют четыре положения, из них |, 2 и 4 — рабочие. При нор- 
мальных условиях эксплуатации переключатели $22—5$29 долж- 
ны быть установлены в положение 4 (кснтакты 5, 17). Тогда в 
ячейки Ги П СВК-3 № [ и 2 будут поступать модулированные 
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сигналы Пи Ш программ вещания с выходных обмоток 2, а в 
ячейки Ги П СВК-3 № Зи 4 —с выходных обмоток 1 передат- 
чиков ПТИВ-500/250. Если по условиям эксплуатации один из 
входных ВЧ-трактов МФ необходимо переключить на измерение 
Гзх, ТО Переключатель, закрепленный за этим трактом, следует 
перевести в положение | (контакты 1, 13) или 2 (контакты 3, 
15). Чтобы отключить ВЧ-тракт от ячеек СВК-3, переключатели 
этих ячеек устанавливаются в холостое положение 3. 


3.5. ТРАКТЫ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ 


Обслуживающий персонал ОУС (в дальнейшем имену- 
емый абонентом ОУС) ведет телефонные переговоры с обслужи- 
вающим персоналом ЦСИВ с помощью микротелефонной трубки, 
которая входит в комплект АУС-И. Микрофон М и телефон Т 
микротелефонной трубки включены в схему телефонного усилите- 
ля АУС-И. Выход этого усилителя (рис. 3.3) присоединен к кон- 
тактам 6, 23 рычага $1, на который вешается микротелефонная 
трубка. Из предыдущего известно, что если микротелефонная 
трубка повешена на рычаг (см. 3.3), то тракт линии СЛ со сто- 
роны ОУС подключен к шине КАНАЛ ОБРАТНОГО КОНТРОЛЯ 
данной ОУС. Если же микротелефонная трубка снята с рычага, 
то тракт линии СЛ5 через его замкнутые контакты 5, 22 и 6, 23 
переключается в схему телефонной связи: к выходу телефонного 
усилителя АУС-И. 

Одновременно при снятии микротелефонной трубки контакты 
25, 26 рычага $1 замыкаются и включают питание (60 В) на те- 
лефонный усилитель, а контакты 3, 2 замыкаются и создают 
цепь питания. обмотки реле К7 (ВЫЗОВ), установленного на 
ЦСПВ в блоке входной коммутации АКУ данной ОУС: 

3.4. Плюс источника 60 В ПЦУ — корпус — замкнутые 
контакты 3, 2 рычага $1 в АУС-И — диод \У4 — линейная 
полуобмотка (выводы 9, 10) трансформатора Т2 — нижний 
(на рис. 3.3) провод линии СЛ5 — линейная полуобмотка 
(выводы 7, 8) трансформатора Т1 в блоке входной коммута- 
ции АКУ — обмотка реле К7 — минус источника 60 В 
ИУ. 

Реле К7, через обмотку которого потечет ток, сработает, и 
его контакты 2, 2 включат питание (24 В) на лампочку СВЯЗЬ 
данной ОУС. Одновременно контакты 2, 2 реле К7 через диод 
\У4 замкнут цепь питания обмотки общего (для всех абонентов 
ПЦУ) реле К!1. Реле К11 сработает, его контакты 1, 2 замкнутся 
и подключат через контакты 1, 3 находящегося в исходном состо- 
янии реле К10 (о его назначении будет сказано ниже) плюс ис- 
точника 24 В (корпус) в схему акустического вызова ПЦУ. 

Телефонные переговоры со всеми абонентами ПЦУ обслужи- 
вающий персонал ЦСПВ ведет с помощью одной микротелефон- 


1 Собственного источника 60 В АКУ не имеет, поэтому для питания обмо- 
ток реле вызова К7 каждого блока входной коммутации АКУ используется ис- 
точник питания 60 В ПЦУ. 
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ной трубки, микрофон М и телефон Т которой включены в схему 
телефонного усилителя ПЦУ. Микротелефонная трубка ПЦУ не 
имеет рычага, и потому все коммутации, связанные с включением 
питания на телефонный усилитель и подключением его выхода к 
разговорным шинам [ шк., П шк., Ш шк., осуществляются спе- 
циальными кнопками ОПРОС, вмонтированными на ПЦУ. К каж- 
дой из шин 1 шк., П шк. и Ш шк. с помощью кнопок ОПРОС 
могут быть подключены и каналы телефонной связи любого из 
абонентов ЦСПВ. 

Рассмотрим на примере ОУС № 1, как осуществляются все 
эти переключения. Из предыдущего известно (см. 2.5), что если 
на ЦСПВ в блоке входной коммутации АКУ данной ОУС реле 
К4, К5, Кб находятся в исходном состоянии и кнопка РЕЗЕРВ 
отжата, то линия СЛ5 со стороны ЦСПВ подключена к шине 
КОНТРОЛЬ ОУС. 

Теперь рассмотрим, какие переключения осуществляются в 
блоке входной коммутации АКУ, если в этом блоке сработает 
реле Кб, К5 или К4. При срабатывании реле Кб его контакты 4, 
5 подключат вывод 6 станционной обмотки трансформатора Т1 
линии СЛ5 к разговорной шине ПТ шк., а контакты 7, 8 — вывод 
| этой же обмотки к корпусу. При срабатывании реле К5 его 
контакты 4, 5 подключат вывод 6 станционной обмотки транс- 
форматора Т] к разговорной шине П шк., а контакты 7, 8 — вы- 
вод | этой же обмотки к корпусу. И наконец, при срабатывании 
реле К4 его контакты 4, 5 подключат вывод 6 станционной об- 
мотки трансформатора Т] к разговорной шине 1 шк., а контакты 
7, 8 — вывод | этой же обмотки к корпусу. 


Выход телефонного усилителя ПЦУ (провод б) постоянно сое- 
нинен с корпусом. Поэтому при срабатывании любого из реле 
Кб, К5 или К4 данный провод оказывается подключенным к вы- 
воду 1 станционной обмотки трансформатора Т]1. Вывод же 6 
этой обмотки, как уже было сказано выше, при срабатывании ре- 
ле К4 подключается к шине | шк., при срабатывании реле К5— 
к шине |] шк., а при срабатывании реле Кб—к шине ПТ шк. 
Очевидно, что при срабатывании в блоке входной коммутации 
АКУ любого из названных реле их контакты 4, 7 и 6, 9 отклю- 
чат станционную обмотку трансформатора Т1, а значит, и линию 
СЛ5 от шины КОНТРОЛЬ данной ОУС. 

Допустим теперь, что абонент данной ОУС снял трубку и 
соответственно на ПЦУ был получен вызов. Засветилась лампоч- 
ка СВЯЗЬ ОУС и включилось устройство общего акустического 
вызова ПЦУ. Чтобы ответить абоненту, необходимо на ПЦУ на- 
жать кнопку СВЯЗЬ ОУС и одну из кнопок ОПРОС. Для под- 
ключения абонента к шине | шк. — нажимают кнопку 516.4, для 
подключения к шине П шк. — кнопку $17.4, а для подключения 
к шине ПГ шк. — кнопку $18.4. При нажатии кнопки 516.4 ее 
контакты 22, 23 подключат через замкнутые контакты 3,1 реле 
К8 (о его назначении будет сказано ниже) выход телефонного 
усилителя (вывод а) к шине | шк., а контакты 2, 3 создадут 
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цепь питания обмотки реле К4 в блоке входной коммутации АКУ 
данной ОУС: 

3.5. Плюс источника 24 В ПЦУ — корпус — обмотка ре- 
ле К4 в блоке входной коммутации АКУ — диод У1 — замк- 
нутые контакты 6, 5 кнопки СВЯЗЬ ОУС на ПЦУ — замк- 
нутые контакты 2, 3 кнопки опроса $16.4 — минус источни- 
ка 24 В. 

Реле К4, через обмотку которого потечет ток, сработает и 
блокируется по цепи: 

3.6. Плюс источника 24 В ПЦУ — корпус — обмотка ре- 
ле К4 в блоке входной коммутации АКУ — замкнутые кон- 
такты 2, 1 реле К4 — замкнутые контакты 2, | кнопки $13 
(СБРОС [ шк.) на ПЦУ — диод \У19 — замкнутые контакты 
3, 2 кнопки опроса $16.4 — минус источника 24 В. 

Заблокировавшись, реле К4 останется в этом состоянии до 
тех пор, пока не будет отжата кнопка $16.4 или кратковременно 
нажата кнопка $513. Таким образом, в результате всех подключе- 
ний, которые осуществились при нажатии кнопки опроса 516.4 и 
кнопки СВЯЗЬ ОУС, обслуживающий персонал ЦСПВ сможет 
переговорить с абонентом ОУС, заняв для этой цели переговор- 
ную шину | шк. Если с абонентом ОУС необходимо переговорить, 
используя переговорную шину П шк. (или Ш шк.), то после того, 
как будет нажата кнопка СВЯЗЬ ОУС, на ПЦУ нажимается кноп- 
ка опроса $17.4 (или 518.4). При нажатии кнопки 517.4 (или 
518.4) ее контакты 22, 23 подключат выход (провод а) телефонно- 
го усилителя ПЦУ к шине П шк. (или Ш шк.), а контакты 2, 3 
создадут цепь питания обмотки реле К5 (или Кб) в блоке вход- 
ной коммутации АКУ данной ОУС: 

3.7. Плюс источника 24 В на ПЦУ — корпус — обмотка 
реле К5 (или Кб) в блоке входной коммутации АКУ — диод 
\У2 (или УЗ) — контакты 23, 22 (или 26, 25) кнопки СВЯЗЬ 
ОУС на ПЦУ — контакты 3, 2 кнопки $17.4 (или 518.4) — 
минус источника 24 В. 


Реле К5 (или Кб) сработает и блокируется по цепи: 

3.8. Плюс источника 24 В на ПЦУ — корпус — обмотка 
реле К5 (или Кб) в блоке входной коммутации АКУ — кон- 
такты 2, | реле К5 (или Кб) — контакты 2, 1 кнопки $14( или 
$15) — диод \11 (или \У12) — контакты 3, 2 кнопки $17.4 
(или $ 18.4) — минус источника 24 В. 


Блокировавшись, реле К5 (или Кб) останется в этом состоя- 
нии до тех пор, пока не будет отжата кнопка опроса 517.4 (или 
518.4) или кратковременно нажата кнопка $14 (или $15). Таким 
образом, в результате всех подключений, которые осуществились 
при нажатии кнопки опроса $17.4 (или 518.4) и кнопки СВЯЗЬ 
ОУС, обслуживающий персонал ЦСПВ сможет переговорить с 
абонентом ОУС, заняв для этой цели переговорную шину П шк. 
(или Ш шк.). В процессе эксплуатации может возникнуть необ- 
ходимость соединить по телефону абонентов разных ОУС. В этом 
случае следует нажать на ПЦУ помимо кнопки ОПРОС уже не 
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одну, а две кнопки СВЯЗЬ, закрепленные за выбранными ОУС, 
и соответственно к шине [ шк., П шк. или Ш шк. подключатся 
каналы телефонной связи обеих ОУС. Если переговоры абонентов 
должны происходить без участия обслуживающего персонала 
ЦСПВ, то на ПЦУ после того, как была нажата кнопка ОПРОС, 
нажимают одну из кнопок УДЕРЖАНИЕ: 516.2, если абоненты 
подключены к шине | шк., $17.2, если абоненты подключены к 
шине [|] шк., или 518.2, если абоненты подключены к шине Ш шк. 
При нажатии каждой из названных кнопок соответствующая ей 
кнопка ОПРОС механически возвращается в исходное положе- 
ние. Очевидно, что реле К4, К5 или Кб в блоках входной комму- 
тации АКУ выбранных ОУС при этом не разблокируются, так как 
цепи питания обмоток названных реле теперь будут замыкаться 
уже не через диоды \10, У1]1 или У12 и контакты 3, 2 кнопки 
ОПРОС, а через контакты 3, 2 соответствующей кнопки УДЕР- 
ЖАНИЕ. 

Схема устройства телефонной связи позволяет обслуживающе- 
му персоналу ЦСИВ вести телефонные переговоры не только с 
абонентами ОУС, но и с другими абонентами: обслуживающим 
персоналом, приезжающим на ТП, абонентами городской автома- 
тической телефонной станции (АТС) и т. д. 

Рассматривая работу схемы устройства телефонной связи 
ПЦУ, хотелось бы обратить внимание на следующую ее особен- 
ность. Дело в том, что при нажатии любой кнопки ОПРОС на 
ПЦУ поступление сигнала акустического вызова прекращается, 
так как при этом срабатывает Зы К10, обмотка которого полу- 
чает питание по цепи: 

3.9. Плюс источника 24 В ПЦУ — корпус — обмотка реле 

К10 — диод У1, \У2 или УЗ — диод \У10, УИ или У12 — замк- 

| нутые контакты 3, 2 кнопок 516.4, 517.4 или 518.4 — минус 
| источника 24 В. 

Реле К10, через обмотку которого потечет ток, сработает, его. 
контакты |, 3 разомкнутся и отключат питание от схемы акус- 
тического вызова. Теперь представим себе, что во время разго- 
вора с одним абонентом микротелефонную трубку снял другой 
абонент. Очевидно, что узнать об этом обслуживающий персонал 
ЦСПВ сможет только по засветившейся лампочке СВЯЗЬ вызы- 
вающего абонента. Акустический же вызов в этом случае не по- 
ступит, так как кнопка ОПРОС будет нажата. Отсутствие акусти- 
ческого вызова в ряде случаев может привести к тому, что обслу- 
живающий персонал ЦСПВ не ответит вовремя абоненту. Можно 
устранить указанный недостаток, сделав некоторые изменения 
в схеме блока входной коммутации АКУ данной ОУС. Реле КА, 
К5 и Кб, установленные в этом блоке и срабатывающие при на- 
жатии кнопок ОПРОС, имеют свободные контакты на переклю- 
чение 10, 11, 12. Эти контакты можно использовать для того, 
чтобы акустический вызов в ПЦУ при нажатии кнопок ОПРОС 


Реле К10 будет срабатывать и при нажатии любой из дополнительных 
кнопок УДЕРЖАНИЕ. 
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выключался бы без участия реле К10. Чтобы его осуществить, 
необходимо сделать следующие изменения в схеме блока входной 
коммутации данной ОУС: 

отключить от катодного вывода диода \У4 провод, приходящий 
от обмотки реле К11 в ПЦУ; 

подключить провод, приходящий от обмотки реле КП в ПЦУ, к 
контакту 12 реле К4; 

соединить катодный вывод диода \У4 с контактом 10 реле 
Кб; 

соединить контакт 12 реле Кб с контактом 10 реле К5; 

соединить контакт 12 реле К5 с контактом 10 реле КА. 

Одновременно с этим необходимо обмотку реле К10О вместе 
< диодами \У1, У2 и УЗ от схемы отключить, а контакт 2 реле 
К!| подключить к схеме акустического вызова, минуя контакты 
1, 3 реле К10. 

Рассмотрим теперь, как будет работать схема после внесен- 
ных в нее изменений. Допустим, что абонент ОУС снял трубку 
и на ЦСПВ в блоке входной коммутации АКУ сработало вызыв- 
ное реле К7 данной ОУС. При этом сработает и реле К11 в ПЦУ, 
включающее сигнал акустического вызова. Действительно, обмот- 
ка реле К1] теперь получит питание через замкнутые контакты 
2, 2 сработавшего реле вызова К7, диод \У4 и замкнутые контак- 
ты 10, 12 реле К4, К5 и Кб в блоке входной коммутации. Эти ре- 
ле находятся в исходном состоянии, поскольку кнопки ОПРОС 
не нажаты. Когда кнопка ОПРОС на ПЦУ будет нажата, то пода- 
ча напряжения питания обмотки реле К11 (теперь уже без учас- 
тия реле К10) прекратится в результате размыкания контактов 
сработавших реле К4, К5 или Кб. Поэтому, если во время разго- 
вора с одним абонентом микротелефонную трубку снимет другой, 
то сигнал акустического вызова поступит нормально. 

Заканчивая описание схемы телефонной связи, остановимся 
на вопросе осуществления посылки телефонного вызова с ЦСПВ 
на ОУС. Для этого используется команда 37 системы ТУ-ТС. Та- 
кая команда посылается на ОУС следующим образом. Сначала 
выбирается ОУС, на которую необходимо послать данную коман- 
ду, а затем кратковременно нажимается кнопка ВЫЗОВ ($21) на 
ПЦУ. При нажатии кнопки ВЫЗОВ замкнутся ее контакты 2, 3 
и 22, 23. Контакты 2, 3 включат питание 24 В на обмотку реле 
К8, которое при этом сработает. В результате замыкания контак- 
тов 22, 23 нажатой кнопки ВЫЗОВ и контактов 7, 8 сработавше- 
то реле КЗ на ЦСИВ будет сформирована команда 37 и сигналы 
этой команды поступят в линию ТУ-ТС выбранной ОУС. О том, 
как осуществляется выбор ОУС, на которую посылаются команды, 
формирование команд и подключение сигналов этих команд К 
линии выбранной ОУС, подробно будет сказано в 4.1 и 4.2. 

Кнопка ВЫЗОВ на ПЦУ является общей для всех абонентов 
ЦСПВ (кроме абонентов АТС). На время нажатия кнопки ВЫ- 
ЗОВ и последующего срабатывания реле К8 выход телефонного 
усилителя ПЦУ (провод а) отключается от контакта 22 всех трех 
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кнопок ОПРОС в результате размыкания контактов 1, 3 срабо- 
тавшего реле К8. При поступлении на ОУС команды 37 на пане- 
ли дешифратора команд АУС-И сработает реле К43, его контак- 
ты 3, 4 замкнутся и обеспечат включение питания на звонок те- 
лефонного вызова. О том, как выполняются команды ТУ-ТС (в 
том числе и команда 37), посланные с ЦСПВ на ОУС, см. в 4.4. 


3.6. ДИСТАНЦИОННОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ 
КАНАЛОВ ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЯ 

И ТЕЛЕСИГНАЛИЗАЦИИ С ЛИНИИ СЛ6б 
НА ЛИНИЮ СЛ5 


В исходном положении схемы (см. рис. 3.3) линия СЛ6 
подключена к каналам ТУ-ТС со стороны ЦСИВ через транс- 
форматор Т2 и замкнутые контакты 4, 24 и 5, 25 ненажатой кноп- 
ки РЕЗЕРВ в блоке входной коммутации АКУ, а со стороны 
ОУС — через трансформаторы Т1 и ТЗ в блоке входного устрой- 
ства АУС-И. Вторичная (станционная) обмотка (выводы 1, 3) 
трансформатора Т1 АУС-И в исходном положении схемы соеди- 
нена с первичной обмоткой (выводы 1, 4) трансформатора ТЗ по 
цепи: 

3.10. Вывод | вторичной обмотки трансформатора Т1 — 
первичная обмотка трансформатора ТЗ — замкнутые кон- 
такты 4, 6 реле К1 — резистор В5 — корпус — вывод 3 вто- 
ричной обмотки трансформатора Т1. 

Линия СЛ5 в исходном положении схемы подключена к кана- 
лам обратного контроля и телефонной связи со стороны ЦСПВ 
через трансформатор Т]| и замкнутые контакты 2, 22 и 1, 21 не- 
нажатой кнопки РЕЗЕРВ в блоке входной коммутации АКУ, а 
со стороны ОУС — через трансформатор Т2 и замкнутые контак- 
ты 7, 10 и 9, 12 несработавшего реле К] в блоке входного устрой- 
ства АУС-И. При повреждении линии СЛб каналы ТУ-ТС могут 
быть дистанционно переключены с ЦСПВ на линию СЛ5 с одно- 
временным отключением от этой линии каналов обратного конт- 
роля и телефонной связи. Для этого необходимо на ЦСПВ в бло- 
ке входной коммутации АКУ данной ОУС нажать кнопку РЕ- 
ЗЕРВ. При этом канал обратного контроля и телефонной связи 
со стороны ЦСПВ отключится от линии СЛ5 за счет размыкания 
контактов 2, 22 и |1, 21 нажатой кнопки РЕЗЕРВ. Одновременно 
с этим линия СЛ5 (со стороны ЦСИВ) подключится к элементам 
схемы ТУ-ТС через замкнувшиеся контакты 2, 22 и 3, 23, 6, 26 и 
5, 25 нажатой кнопки РЕЗЕРВ. Кроме того, контакты 28, 29 этой 
кнопки, замкнувшиеся при ее нажатии, создадут цепь: 

3.11. Плюс источника 60 В ПЦУ — корпус — резистор КЗ 
в блоке входного устройства АУС-И на ОУС — резистор 
К|1 — диод У2 — линейная полуобмотка (выводы 7, 8) транс- 
форматора Т2 — верхний (по рис. 3.3) провод линии СЛ5 — 
линейная полуобмотка (выводы 9, 10) трансформатора Т1] в 
блоке входной коммутации АКУ на ЦСПВ — замкнутые 
контакты 29, 28 кнопки РЕЗЕРВ — минус источника 60 В. 
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Ток, протекающий в цепи 3.11, создаст на резисторе КЗ паде- 
ние напряжения. Минус напряжения в точке б резистора КЗ бу- 
дет приложен через резистор К2 к базе, а плюс в точке а резис- 
тора КЗ через корпус и обмотку реле К1 — к эмиттеру транзисто- 
ра УЗ. Транзистор УЗ откроется, и в его коллекторной цепи по- 
течет ток: 

3.12. Плюс источника 12 В АУС-И — обмотка реле К1 — 
эмиттер, коллектор транзистора УЗ — минус источника 12 В. 

Реле К], через обмотку которого потечет коллекторный ток 
транзистора УЗ, сработает, и его контакты 7, 10 переключатся с 
контактов 9, 12 к контактам 8, 11, а контакт 4 отключится от 
контакта 6. В результате канал обратного контроля и телефонной 
связи данной ОУС отключится от линии СЛ, а вывод 4 первич- 
ной обмотки трансформатора ТЗ — от корпуса. Сама же обмотка 
соединится со станционной обмоткой (выводы 1, 6) трансформа- 
тора Т2 линии СЛЪ5 по цепи: 

3.13. Вывод 1 первичной обмотки трансформатора ТЗ — 
станционная обмотка трансформатора Т1 линии СЛ6б — кор- 
пус — замкнутые контакты 11, 10 реле К1 — станционная 
обмотка трансформатора 'Т2 — замкнутые контакты 7, 8 
реле К1 — вывод 4 первичной обмотки трансформатора ТЗ. 


Во время использования линии СЛ5 для работы каналов 
ТУ-ТС линию СЛб желательно отключить от АУС-И, поскольку 
станционная обмотка трансформатора Т1 линии СЛб остается 
включенной в цепь 3.13. Очевидно, что если линия СЛЪ5Ь будет 
подключена к схеме ТУ-ТС, то сигнал обратного контроля с ОУС 
на ЦСПВ поступать не будет и вести телефонные переговоры об- 
служивающий персонал ЦСПВ с абонентом ОУС не сможет. Од- 
нако при необходимости телефонную связь с абонентом ОУС 
можно организовать и в этом случае. Делается это так. Первый 
вызов посылается с ЦСПВ путем посылки команды 37 на данную 
‚ ОУС (кнопка РЕЗЕРВ в блоке входной коммутации АКУ на 
ЦСПВ должна быть при этом нажата). Затем кнопка РЕЗЕРВ 
отжимается и линия СЛ5 снова переключается на канал обратно- 
го контроля и телефонной связи как со стороны ЦСПВ, так и со 
стороны ОУС. Если в это время обслуживающий персонал будет 
находиться на ОУС, то, услышав звонок, он снимет микротелефон- 
ную трубку. При этом на ЦСПВ поступит сигнал вызова, обслу- 
живающий персонал ЦСПВ нажмет на ПЦУ одну из кнопок 
ОПРОС, кнопку СВЯЗЬ ОУС и переговорит по телефону с або- 
нентом данной ОУС. На все время нахождения обслуживающего 
персонала на ОУС кнопка РЕЗЕРВ в блоке входной коммутации 
АКУ на ЦСИВ может быть отжата, и соответственно абонент 
ОУС будет иметь возможность в любое время, сняв микротеле- 
фонную трубку, послать вызов на ЦСИВ. Если же возникнет не- 
обходимость послать вызов с ЦСПВ на ОУС, то кнопку РЕЗЕРВ 
в блоке входной коммутации АКУ следует на короткое время на- 
жать, а затем, послав на ОУС команду 37, отжать. 
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Глава 4 


ТРАКТЫ ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛОВ КОМАНД 
УПРАВЛЕНИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТАНЦИИ 
ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ НА ОПОРНУЮ 
УСИЛИТЕЛЬНУЮ СТАНЦИЮ 


4.1. ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНД УПРАВЛЕНИЯ 


Каждая команда управления, передаваемая с ЦСПВ 
на ОУС, представляет собой сочетание трех сигналов заданной. 
частоты. Источниками этих сигналов являются восемь генерато- 
ров Г1-—Г8, смонтированных в одном общем съемном блоке ПЦУ 
(рис. 4.1). Все генераторы имеют идентичные схемы и отлича- 
ются друг от друга лишь частотами формируемого сигнала. Каж- 
дой команде управления соответствует свое сочетание сигналов 
заданной частоты или, как это принято называть, свой частотный 
код. Например, команда управления 1, которая формируется ге- 
нераторами Г1, Г2, ГЗ, имеет частотный код Ш, 1, 13, а команда 
управления 45, которая формируется генераторами Г], Гб, Г8 — 
частотный код В, К, 1. Питание генераторы Г1—Г8 получают от 
источника 12 В, размещенного в ПЦУ. Напряжение —12 В это- 
го источника подключено к элементам схемы генераторов посто- 
янно, а --12 В (корпус) поступает только на время прохожде- 
ния команд управления. Причем напряжение --12 В поступает 
не на все генераторы одновременно, а только на те три, из сиг- 
налов которых формируется посылаемая команда. Так, при по- 
сылке команды | напряжение --12 В (корпус) будет подключено 
к генераторам Г1, Г2, ГЗ, а при посылке команды 45 — к генера- 
торам Г1, Гб, Г8. 


Рассмотрим принцип действия схемы генераторов команд на 
примере генератора Г1. Генератор Г1 (рис. 4.2) собран на одном 
транзисторе \У1 типа ГТ308 по схеме с общим коллектором. При 
поступлении напряжения источника --12 В в схему генератора 
в базовой и коллекторной цепях транзистора У1 потечет ток. 


Цепь базового тока транзистора \1: | 

4.1. Плюс источника 12 В — корпус — обмотка П (выво- 
ды 7—6) трансформатора Т1 — резистор К! — эмиттер, ба- 
за транзистора \У1 — резистор К5 — минус источника 12 В. 

Цепь коллекторного тока транзистора \1: 

4.2. Плюс источника 12 В — корпус — обмотка П транс- 
форматора Т1 — резистор К! — эмиттер, коллектор транзи- 
стора У1 — минус источника 12 В. 

В момент включения питания генератора в базовой и коллек- 
торной цепях транзистора \У1 ток будет нарастать постепенно за 
счет того, что между эмиттером данного транзистора и плюсом 
напряжения источника 12 В включена индуктивность обмотки П 
трансформатора Т1. Импульс нарастающего тока в начальный 
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момент включения питания создаст в обмотке П трансформато- 
ра Т|1 некоторое переменное напряжение, которое индуцируется в 
обмотку Г (выводы 1—3) данного трансформатора. В результате 
в контуре, образуемом обмоткой [ трансформатора Т1 и конден- 
сатором С1, возникнут колебания, частота которых определится 
их индуктивностью и емкостью. Переменное напряжение, созда- 
ваемое в этом контуре, прикладывается к базе транзистора \1. 
В результате между базовой и эмиттерной цепями транзистора Т1 
возникнет положительная обратная связь, благодаря которой в 
генераторе будут поддерживаться незатухающие колебания за- 
данной частоты. 

Выходное напряжение генератора Г], получаемое в обмотке 

ПТ (выводы 4—5) трансформатора Т1, поступает на делитель на- 
пряжения КЮЗК7ЁВ8. 
‚ Напряжение с резистора К7 этого делителя подается через 
резистор Юб и замкнутые контакты 1, 2 сработавшего реле К] к 
общей выходной шине генераторов Г1—Г8, а с нее—на вход 
усилителя генераторов команд (реле К! находится в сработав- 
шем состоянии, поскольку один вывод обмотки этого реле посто- 
янно подключен к минусу источника 12 В, а второй получает 
плюс источника 12 В вместе с элементами данного генератора 
при поступлении соответствующих команд управления). Резистор 
Ю7 делителя выходного напряжения генератора Г|1 выполнен в 
виде потенциометра, с помощью которого можно регулировать 
напряжение, подаваемое с выхода данного генератора на вход 
усилителя генераторов команд. Аналогично к входу усилителя 
команд будут подключаться и сигналы с выходов остальных ге- 
нераторов. 

В дальнейшем усилители генераторов команд и квитанций, раз- 
мещенные как в ПЦУ на ЦСПВ, так и в АУС-И на ОУС, будут 
сокращенно называться усилителями команд и усилителями кви- 
танций. 

Данные о частотах сигналов генераторов Г1—Г8: 

Генератор Г] ‚№: ГЗ Г4 Г5 Гб Г7 Г8 
Частота сигнала, Гц 385295. : 50095625 705 795 900 

Команды управления посылаются с ЦСПВ на ОУС поочеред- 
ным нажатием соответствующих кнопок команд на ПЦУ, а не- 
посредственное формирование каждой команды осуществляется с 
помощью специального устройства — шифратора, работающего в 
комплексе с генераторами Г1—Г8 (см. рис. 4.1). Шифратор 
команд имеет 45 (по числу команд) входов и 8 (по числу гене- 
раторов, из сигналов которых формируются команды) выходов. 
По своей электрической схеме шифратор представляет собой ди- 
одную матрицу, в которой за каждой командой закреплено по 
три индивидуальных диода. Анодные выводы каждой «тройки» 
диодов соединены параллельно и подключены в соответствии с 
номером команды к закрепленному за этой командой входу ши- 
Ффратора, а катодные выводы каждой «тройки» диодов в соот- 
_ветствии с частотным кодом данной команды — к трем индиви- 


73 


Гот Пон ширратора команд, ИИ НИ ИЕ 
ет # ВЫХОЯ | т ПЦУ АКУ _] 


| | 
р | 
| 
| | 
СХЕМУ 
|| | 
| иРнолиЗациИ | | 
|| | | 
| | 
| | | 
| 
| у | 
силитель | 
= Блок | 
| | и | входной коммутации | 
| | команд 61 -— и те 
| рт т 
| | | й 
| 
| = | | 
| пе 
+ 
| и 
| | | || 
| | || 
| й 
| | й 
| | | 
| | Устройство | 
| | дешифрации сиг. | 
АЕ | | |40ой контроля | 
| и квитанций 
| 568) состояния | 
7 ы | | 
|128 : | 
|428 27 | | 
| 
| Выбор 0 | | 
| 551 | | 
ГВ 52 
| | 
р И ЕЕ АН о 50 


Рис. 4.1. Тракт передачи сигналов команд управления с ЦСПВ на ОУС № 1 


дуальным выходам шифратора. Например, анодные выводы ди- 
одов \У1, \У2, УЗ, закрепленных за командой 1, подключены к вхо- 
ду 1, а катодные выводы этих диодов в соответствии с частотным 
кодом команды 1 (Ё, {[э, 3) — к выходам 1, 2, 3 шифратора команд. 

Аналогично анодные выводы диодов \133, У134 и У135, за- 
крепленных за командой 45, подключены к входу 45, а катодные 
выводы этих диодов в соответствии с частотным кодом команды 45 
(Г, [ь, [3) — к выходам 1, би 8 шифратора команд. Очевидно, что 
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Рис. 4.2. Схема генератора команд ПЦУ 


«тройки» диодов всех промежуточных команд (со 2-й по 44-ю) 
включены в шифраторе по своей индивидуальной схеме в соот- 
ветствии с номером и частотным кодом посылаемых команд. Схе- 
ма, по которой можно ознакомиться с вариантами включения 
диодов всех команд управления, показана на рис. 4.3. 
Рассмотрим процесс формирования команд управления на 
примере команд | и 45 (см. рис. 4.1). При посылке команды 1 
на ПЦУ нажимается кнопка $1.1, и соответственно в блоке гене- 
раторов получат напряжение питания генераторы Г1, Г2, ГЗ по 
цепи: 
4.3. Плюс источника 12 В — корпус — замкнутые контакты 
2, 3 кнопки $1.1 — анодные, катодные выводы диодов \У1, 
\2, УЗ шифратора команд — элементы схемы генераторов 
Г1, Г2, ГЗ (и в их числе обмотки реле КТ, К2, КЗ) — минус 
источника 12 В. 


После получения напряжения питания на выходах генерато- 
ров Г1, Г2, ГЗ появятся сигналы частотой 1, {о, 13 соответственно. 
Одновременно с включением генераторов сработают реле К], 
К2, КЗ, их контакты 1, 2 замкнутся и подключат выход каждого 
генератора к входу усилителя команд. При посылке команды 45 
на ППУ нажимается кнопка 56.8, и соответственно в блоке гене- 
раторов получат напряжение питания генераторы Г1, Гб, Г8 по 
цепи: 
4.4. Плюс источника 12 В — корпус — замкнутые контак- 
ты 2, 3 кнопки 56.8 — анодные, катодные выводы диодов 


\У133, У\У134, У135 шифратора команд — элементы схемы ге- 
нераторов Г1, Гб, Г8 (и в их числе обмотки реле К1, Кб, 

К8) — минус источника 12 В. 
После получения напряжения питания на выходах генерато- 
ров Г1, Гб, Г8 появятся сигналы частотой Ц, 16, 1з соответственно. 
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Одновременно с включением ге- 
нераторов сработают реле К], Кб, 
К8, их контакты 1, 2 замкнутся и 
‚подключат выход каждого генерато- 
ра к входу усилителя команд. 

Очевидно, что при посылке про- 
межуточных команд (со 2-й по 
44-ю) напряжение питания будут 
получать также три генератора, но 
уже в другом сочетании, которое оп- 
ределится частотным кодом посы- 
лаемой команды. Например, при по- 
сылке команды 2, зашифрованной 
частотным кодом ПН, Ё, 14, будут 
включаться генераторы Г1, Г2, [4, 
а при посылке команды 3, зашифро- 
ванной частотным кодом В, [2, Ё5, — 
генераторы Г1, Г2, Г5. Соответствен- 
но на вход усилителя команд в пер- 
вом случае будут поступать сигна- 
лы частотой #Н, 1, 14, а во втором — 
сигналы частотой Ц, {2, [5. Сигналы, 
усиленные усилителем команд, пе- 
редаются по линиям ТУ-ТС на все 
десять дистанционно управляемых 
ОУС. Причем посылать команды © 
ЦСПВ можно как на каждую ОУС 
отдельно, так и циркулярно, на все 
десять дистанционно управляемых 
ОУС одновременно (см. 4.5). 

Для контроля сигналов, получае- 
мых на выходе усилителя команд, 
служит гнездо Хб, смонтированное 
на лицевой панели управления и те- 
лефонной связи ПЦУ. К этому гнез- 
ду можно подключиться головными 
телефонами или измерительным при- 
бором. Коммутация сигналов ко- 
манд управления с выхода усилите- 
ля команд к линии ТУ-ТС дистанци- 
онно управляемых ОУС осуществ- 
ляется (по команде с ПЦУ) в бло- 
ках входной коммутации АКУ. Та- 
ких блоков в одном комплекте АКУ 
пять, и каждый из этих блоков за- 
креплен за определенной ОУС. По- 
скольку ПЦУ рассчитан на дистан- 


Рис. 4.3. Схема шифратора команд ЦПУ. 
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ционное управление десятью опорными усилительными станциями, 
то, как это уже отмечалось выше, на ЦСПВ в комплексе с ПЦУ 
работают два комплекта АКУ и соответственно в работе участвуют 
десять блоков входной коммутации. Первые пять блоков размеще- 
ны в комплекте АКУ № 1, а вторые — в комплекте АКУ № 2. В 
каждом блоке входной коммутации установлено реле К2, которое 
срабатывает при нажатии на ПЦУ кнопки ВЫБОР данной ОУС, 
и реле КЗ, которое кратковременно срабатывает при посылке с 
ПЦУ любой из 45 команд управления. 

В цепь питания обмотки реле КЗ каждой ОУС включены кон- 
такты реле К2этой ОУС. Поэтому перед тем, как посылать коман- 
ду на какую-либо ОУС, необходимо сначала нажать кнопку ВЫ- 
БОР данной ОУС, а затем уже нажимать кнопку посылаемой 
команды. 


Следует учесть, что на ПЦУ смонтировано два комплекта кнопок ВЫБОР 
ОУС (с № 1 по № 10): кнопки ВЫБОР ОУС, которыми коммутируются цепи 
контроля (см. 2.5), и кнопки ВЫБОР ОУС (о которых идет речь в настоящей 
главе), предназначенные для распределения команд на линии ТУ-ТС каждой из 
десяти дистанционно управляемых ОУС. 


4.2. ТРАКТ ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛОВ КОМАНД 
НА ОПОРНУЮ УСИЛИТЕЛЬНУЮ СТАНЦИЮ 


Для передачи сигналов команд управления на одну из 

ОУС (например, ОУС № 1) необходимо нажать на ПЦУ кноп- 

ку ВЫБОР этой ОУС (для ОУС № 1 — кнопку 55.1). При этом 

образуется цепь: 

4.5. Плюс источника 12 В — корпус — обмотка реле К2 

в блоке входной коммутации АКУ, закрепленном за ОУС 

№ |— замкнутые контакты 32, 31 кнопки $5.| пульта 
ПЦУ — минус источника 12 В. 

При срабатывании реле К2, через обмотку которого потечет 
ток, его контакты: 

_ 10, 11 включат напряжение питания 24 В на лампочку «№ 
ОУС» (в данном случае ОУС № 1) на табло ПЦУ; 

7, 8 подготовят тракт для передачи сигналов квитанций сос- 
тояния, поступающих по линии ТУ-ТС на ЦСПВ после посылки 
на эту ОУС команды ОПРОС СОСТОЯНИЙ (см. 5.1); 

1, 2 подключат выход усилителя команд ПЦУ к контакту 2 
реле КЗ выбранной ОУС; 

4, 5 подготовят цепь питания обмотки реле КЗ выбранной 
ОУС. 

После того как на ПЦУ будет нажата кнопка $5.1 и сработает 
реле К2 в блоке входной коммутации ОУС № 1, посылают коман- 
ду на эту ОУС. Для этого на ПЦУ кратковременно нажимают 
нужную кнопку КОМАНДА (например, кнопку $1.1, закреплен- 
ную за командой 1). Контакты 2, 3 кнопки $1.1, подключат на- 
пряжение источника -12 В (корпус) к входу шифратора 1, бла- 
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годаря чему будет сформирована команда | и сигналы этой 
команды с выхода усилителя команд через замкнутые контакты 
1, 2 сработавшего реле К2 поступят на контакты 2, 5 реле КЗ вы- 
бранной ОУС. Замкнувшиеся же контакты 5, 6 кнопки $1.1 (0 
назначении контактов 22, 23 этой кнопки см. в 4.5) создадут цепь 
питания обмотки реле КЗ выбранной ОУС: 

4.6. Плюс источника 12 В АКУ — корпус — замкнутые 
контакты 5, 6 кнопки $1.1 — конденсатор С2 — замкнутые кон- 
такты 5, 4 реле К2 данной ОУС — обмотка реле КЗ — минус ис- 
точника 12 В. 

При срабатывании реле КЗ, через обмотку которого потечет 
зарядный ток конденсатора С2, его контакты 1, 4 и $3, 6 разом- 
кнутся и отключат от линии ТУ-ТС элементы схемы устройства 
дешифрации сигналов контроля и квитанций состояния, а кон- 
такты 1, 4 и2, 5 подключат сигналы команд к линии ТУ-ТС дан- 
ной ОУС. Реле КЗ срабатывает кратковременно, так как ток че- 
рез его обмотку протекает только до тех пор, пока не зарядится 
конденсатор С2. Время, в течение которого реле КЗ остается в 
сработавшем состоянии и соответственно подключает сигналы 
передаваемой команды на линию ТУ-ТС данной ОУС, определя- 
ется постоянной времени заряда конденсатора С2 (в рассматри- 
ваемой схеме постоянная времени заряда конденсатора С2 сос- 
тавляет примерно 400 мс). После того как кнопка $1.1 будет от- 
жата, конденсатор С2 разрядится через подключенный парал- 
лельно резистор В100. При посылке каждой следующей команды 
кнопку, закрепленную за этой командой, следует нажимать по- 
сле некоторой паузы, чтобы конденсатор С2 успевал разрядить- 
ся. Если по условиям эксплуатации (например, при настройке 
аппаратуры или отыскании повреждений в ней) необходимо, что- 
бы реле КЗ находилось в сработавшем состоянии длительное 
время, то перед тем, как посылать команду, на ПЦУ нажимают 
кнопку НАСТРОЙКА. При этом замыкаются контакты 2, 3 наз- 
ванной кнопки и подключают напряжение источника +12 В 
(корпус) к обмотке реле КЗ выбранной ОУС, минуя цепочку 
С2К100. Поэтому реле КЗ будет оставаться в сработавшем состо- 
янии до тех пор, пока не будет отжата кнопка НАСТРОЙКА или 
кнопка ВЫБОР данной ОУС. При нажатии кнопки НАСТРОЙКА 
напряжение питания 24 В подается на лампочку Н50, которая 
своим свечением напоминает дежурному персоналу ЦСПВ о том, 
что кнопка НАСТРОЙКА нажата. 

Сигналы команд, подключенные в АКУ контактами реле К 
и КЗ к линии ТУ-ТС, далее по этой линии приходят на ОУС, 
где через трансформатор ТЗ и фильтр нижних частот (ФНЧ) 
блока входного устройства АУС-И поступают на вход усилителя 
команд. Сигналы усиливаются усилителем команд и с его вы- 
хода подаются на входы фильтров Ф1 — ФЗ. Каждый из назван- 


' Для простоты изложения изучаемого материала часть вспомогательных 
элементов блоков входной коммутации АКУ и входного устройства АУС-И, 
включенных в схему тракта ТУ-ТС, на рис. 4.1 не показана. 
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ных фильтров настроен в резонанс на частоту сигнала соответ- 
ствующего ему генератора Г1— Г8 ПЦУ. Так, фильтр ФТ на- 
строен в резонанс на частоту Ё сигнала генератора Г1, фильтр 
Ф2 — на частоту сигнала генератора Г2; фильтр ФЗ — на ча- 
стоту {з сигнала генератора ГЗ, и т. д. 


4.3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАСТОТНЫЙ ФИЛЬТР 


Рассмотрим принцип действия электрического частот- 
ного фильтра, схема которого показана на рис. 4.4. Фильтр Ф 
состоит из двух последовательных резонансных контуров: 

Г.1С1С2, настроенного на частоту, которая несколько ниже ре- 
зонансной частоты данного фильтра; 

[2С3С4, настроенного на частоту, которая несколько выше 
резонансной частоты фильтра. 

Оба контура подключены параллельно к входу фильтра, ку- 
да поступают сигналы команд, входной уровень которых можно 
регулировать потенциометром К1. Индуктивностью контура 
[.1С1С2 служит индуктивность первичной обмотки (выводы 1—2) 
резонансного трансформатора Т1, а индуктивностью контура 
[.2С3С4 — индуктивность первичной обмотки резонансного транс- 
форматора Т2. 

Каждый из трансформаторов имеет по две вторичные обмот- 
ки Ги П. Одноименные обмотки трансформаторов включены по- 
парно: обмотки [— «согласно», а обмотки П — «встречно». Так, 
«начало» обмотки | трансформатора Т1 (вывод 3) соединено с 
«концом» обмотки [ трансформатора Т2 (вывод 4), а «начало» 
обмотки П трансформатора Т1 (вывод 6) — с «началом» обмот- 
ки П трансформатора Т2 (вывод 6). «Пары» одноименных обмо- 
ток трансформаторов Т1 и Т2, в свою очередь, соединены «встреч- 
но» и подключены к переходу база — эмиттер транзистора \2. 
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Рис. 4.4. Схема частотного фильтра 
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При ев на вход фильтра Ф сигнала, частота кото- 
рого будет Ваходиться в полосе, близкой к резонансной частоте 
фильтра, транзистор У2 будет открываться, если же частота сиг- 
нала будет выходить за пределы этой полосы, то транзистор \У2 
будет закрыт. Рассмотрим это на примере. 

Если резонансная частота колебательного контура выше ча- 
стоты сигнала подключенного к нему генератора, то для этого 
генератора данный контур будет представлять индуктивное со- 
противление. Если же, наоборот, резонансная частота контура 
ниже частоты сигнала подключенного к нему генератора, то для 
такого генератора данный контур будет представлять емкост- 
ное сопротивление. 

Пусть с генератора Г на вход фильтра Ф поступил сигнал, 
частота которого близка к резонансной частоте фильтра. Очевид- 
но, что в этом случае контур 1.1С1С2, частота которого ниже ча- 
стоты сигнала генератора Г, будет представлять для этого гене- 
ратора емкостное сопротивление, а контур [.2С3С4, частота кото- 
рого выше частоты сигнала генератора Г, — индуктивное. Поэто- 
му при подаче на вход фильтра Ф сигнала с генератора Г токи 
в контурах [,1С1С2 и [.2С3С4 будут протекать в противополож- 
ных направления и соответственно переменные напряжения на 
одноименных выводах вторичных обмоток трансформаторов Т] и 
Т2 будут иметь противоположную полярность. Так, если в рас- 
сматриваемый полупериод (рис. 4.5,а) переменное напряжение в 
обмотке [Г трансформатора Т1 будет иметь полярность плюс на 
выводе 4 и минус на выводе 3, а в обмотке П — плюс на выводе 
Г и минус на выводе 6, то в этот же полупериод переменное на- 
пряжение в обмотке [ трансформатора Т2 будет иметь поляр- 
ность плюс на выводе 3 и минус на выводе 4, а в обмотке П— 
плюс на выводе 6 и минус на выводе 7. Сопоставив полярность 
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Рис. 4.5. Входная цепь транзистора \У2 частотного фильтра 
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напряжений на вторичных обмотках трансформаторов ТГ и Т2,. 
нетрудно убедиться, что результирующее напряжение обмоток 
П трансформаторов Т1 и Т2 (напряжение 2) будет равно сумме 
напряжений на каждой из этих обмоток, а результирующее на- 
пряжение обмоток [ (напряжение 0!) —/их разности. 

Напряжения О: и Ч› включены «навстречу» друг другу, по- 
этому меньшее из них (1) вычтется из большего (Ч2) и резуль- 
тирующее напряжение со знаком большего из них окажется при- 
ложенным к переходу база — эмиттер транзистора \У2. Очевид- 
но, что в рассматриваемый полупериод на базу транзистора \У2, 
соединенную с выводом 7 трансформатора Т2, поступает минус, 
а на эмиттер, соединенный через корпус и резистор К2 с выво- 
дом 7 трансформатора Т1, — илюс напряжения Ч. Как следствие, 
в базовой, а значит, и в коллекторной цепях транзистора У2 по- 
течет ток и транзистор откроется. 


Цепь базового тока транзистора \?2: 


4.7. Плюс источника (вывод 7 трансформатора Т1) — 
резистор К2 — корпус — эмиттер, база транзистора \У2— 
минус источника (вывод 7 трансформатора Т2). 


Цепь коллекторного тока транзистора У\У2 (см. рис. 4.4): 


4.8. Плюс источника 12 В — корпус — эмиттер, коллектор 
транзистор \У2 — резистор КЗ — минус источника 12 В. 


В следующий полупериод, когда полярность на концах об- 
моток трансформаторов Т! и Т2 поменяется на обратную (см. 
рис. 4.5,6), к базе транзистора У2 окажется приложенным уже 
плюс напряжения Ч., ак эмиттеру — минус. Соответственно ток 
в базовой, а значит, и в коллекторной цепях этого транзистора 
протекать не будет и транзистор будет зыкрыт. Переход база — 
эмиттер транзистора \У2 выполняет в данном случае роль детек- 
тора, с помощью которого осуществляется детектирование пере- 
менного напряжения, индуктируемого в обмотках П трансфор- 
маторов Т1! и Т2. Процесс будет повторяться (в один полупери- 
од транзистор У2 будет открываться, а в другой — закрываться) 
и продолжаться до тех пор, пока поступление сигнала резонан- 
сной частоты на вход фильтра не прекратится. 


‚Теперь представим себе, что с генератора Г на вход фильтра 
Ф поступит сигнал, частота которого будет отличаться от резо- 
нансной частоты данного фильтра. Если частота сигнала генера- 
тора Г будет ниже резонансной частоты контуров 1[.1С1С2 и 
[.2С3С4, то оба контура будут представлять для этого генерато- 
ра емкостное сопротивление. Если же частота сигнала генерато- 
ра Г будет выше резонансной частоты контуров 1[.,2С3С4 и 
Г.1С1С2, то они оба будут представлять для этого генератора 
индуктивное сопротивление. Поэтому и в том и в другом случае 
токи в контурах [,1С1С2 и 1[.2С3С4 будут протекать в одном на- 
правлении и соответственно переменные напряжения на одно- 
именных выводах вторичных обмоток трансформаторов Т]1 и Т2 
будут иметь одинаковую полярность. 
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Так, если в рассматриваемый полупериод (см. рис. 4.5,в). пе- 
ременное напряжение в обмотке 1 трансформатора Т! будет 
иметь полярность плюс на выводе 4 и минус на выводе 3, а в об- 
мотке [] — плюс на выводе 7 и минус на выводе 6, то в этот же 
полупериод переменное напряжение в обмотке Г трансформато- 
ра Т2 также будет иметь плюс на выводе 4 и минус на выводе 3, 
а в обмотке |] — плюс на выводе 7 и минус на выводе 6. Сопо- 
ставив полярности напряжений на вторичных обмотках транс- 
форматоров Т]1 и Т2, нетрудно убедиться, что теперь результи- 
рующее напряжение обмоток [1 трансформаторов Т1 и Т2 (на- 
пряжение Ч!) будет равно сумме напряжений каждой из этих 
обмоток, а результирующее напряжение обмоток П (напряжение 
0.) — их разности. 

Поскольку напряжения 0! и 05 включены «навстречу» друг 
другу, то меньшее из них (теперь уже напряжение 052) вычтется 
из большего и результирующее напряжение со знаком большего 
из них окажется приложенным к резистору К2. Очевидно, что в 
рассматриваемый полупериод, когда напряжение Ц: будет иметь 
полярность плюс на выводе 4 трансформатора Т] и минус на вы- 
воде 3 трансформатора Т2, через резистор К2 потечет ток по 
цепи: 

4.9. Плюс источника (вывод 4 трансформатора Т1) — ре- 
зистор К2 — корпус — диод \У1 — минус источника (вывод 3 
трансформатора Т2). 

Ток, протекающий в данной цепи, создаст на резисторе К2 
падение напряжения со знаками плюс в точке а и минус в точке 
6. Поэтому база транзистора \2, соединенная через обмотки П 
трансформаторов Т2 и Т1! с точкой а резистора К2, получит в 
рассматриваемый полупериод плюс напряжения, создаваемого на 
этом резисторе, а эмиттер, соединенный через корпус с точкой б 
резистора КЮ2, — минус. В результате транзистор \У2 будет за- 
крыт. Не откроется транзистор У2 и в следующий полупериод, 
когда полярность напряжений на выводах обмоток трансформа- 
торов Т! и Т2 поменяется на обратную (см. рис. 4.5,г). Объяс- 
няется это тем, что в этот полупериод ток в цепи 4.9 (как и 
ток в базовой цепи транзистора \У2) протекать не сможет, так 
как для данной полярности напряжения Ч, диод У\У|1 окажется 
включенным в эти цепи в обратном направлении. Очевидно, что 
диод \У| выполняет роль детектора, с помощью которого осу- 
ществляется детектирование переменного напряжения, индукти- 
руемого в обмотках [ трансформаторов Т]1 и Т2. Таким образом, 
когда на вход фильтра Ф поступает сигнал, частота которого 
будет отличаться от резонансной частоты данного фильтра, тран- 
зистор У2 в любой из полупериодов будет оставаться закры- 
тым. 

Транзистор \У2, управляемый сигналами, подаваемыми на вход 
фильтра Ф, в свою очередь, управляет работой триггера, состо- 
ящего из транзисторов У4 и Уб типа МП42П, который также 
входит в состав этого фильтра (см. рис. 4.4). В исходном по- 
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ложении схемы, когда питание на АУС-И подано, но команды 
на вход фильтра Ф еще не поступают, транзистор \У2 будет за- 
крыт, так как на его базу сигналы поступать не будут. Тран- 
зистор же \У4 откроется сразу после подачи напряжения пита- 
ния за счет того, что база этого транзистора получит отрица- 
тельный потенциал относительно эмиттера с резистора К5, кото- 
рый вместе с резистором К4 образует ‘делитель напряжения ис- 
точника питания 12 В. Цепь делителя: 

4.10. Плюс источника 12 В — корпус — резистор №5 — 
резистор Ю4 — минус источника 12 В. 

Ток, протекающий в цепи делителя, создаст на резисторе Ю5 
падение напряжения. Это напряжение (минус), получаемое в 
точке б резистора Ю5, подается на базу, а напряжение (плюс), 
получаемое в точке а резистора Ю5, через корпус и резистор К7 — 
на эмиттер транзистора У4. В результате транзистор откроется 
и в его коллекторной цепи потечет ток: 

4.11. Плюс источника 12 В — корпус — резистор Ю7 — 
эмиттер, коллектор транзистора \У4 — резистор Кб — минус 
источника 12 В. 

Очевидно, что в первый момент включения питания вместе 
с открыванием транзистора \У4 начнет заряжаться и конденсатор 
Сб по цепи: 


4.12. Плюс источника 12 В — корпус — резистор В5 — 
конденсатор Сб — резистор КЗ — минус источника 12 В. 


В соответствии с направлением зарядного тока напряжение 
на конденсаторе Сб будет иметь полярность плюс на обкладке а 
и минус на обкладке 6. Здесь уместно пояснить назначение крем- 
ниевого диода \У3 типа Д223, который включен параллельно ре- 
зистору К5 в прямом направлении для токов, протекающих в 
цепях 4.10 и 4.12. Известно, что кремниевые диоды при малом 
приложенном к ним напряжении обладают высоким сопротив- 
лением и потому практически тока не пропускают, т. е. закрыты. 
Напряжение, создаваемое на резисторе К5 (при нормальном ре- 
жиме работы), невелико: оно равно примерно 1 В. Поэтому при 
таком режиме диод УЗ, подключенный параллельно резистору 
65, остается закрытым и на напряжение смещения, подаваемое 
с резистора В5 на базу транзистора \4, не влияет. Если же по 
каким-либо причинам напряжение на резисторе К5 увеличится, 
то диод \УЗ откроется и, зашунтировав этот резистор, защитит 
тем самым базу транзистора \У4 от перенапряжения. Поскольку 
транзистор \У4 в исходном положении схемы открыт, то транзи- 
стор \6б, наоборот, закрыт. Обусловлено это тем, что входная 
цепь транзистора \Уб окажется зашунтированной переходом 
эмиттер — коллектор открытого транзистора \У4. Надежность за- 
крывания транзистора \Уб в исходном положении схемы гаран- 
тируется еще и тем, что база этого транзистора будет получать 
небольшой положительный потенциал относительно своего эмит- 
тера с резистора К7, который включен в общую эмиттерную цепь 
транзисторов \У4 и \6б. Действительно, коллекторный и базовый 
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токи транзистора \4, протекая по резистору К7, создают на нем. 
небольшое падение напряжения, так как сопротивление резисто- 
ра К7 мало. Это напряжение (плюс), получаемое в точке а ре- 
зистора К7 через корпус и резистор К8, поступает на базу, а 
напряжение (минус), получаемое в точке б резистора КТ, посту- 
пает на эмиттер транзистора \У6б. Таким образом, транзистор \Уб 
в исходном положении схемы будет закрыт, и потому в момент 
включения питания конденсатор С8, подключенный через рези- 
стор В7 параллельно переходу эмиттер — коллектор транзистора 
\6, начнет заряжаться по цепи: 

4.13. Плюс источника 12 В — корпус — конденсатор С8 — 
обмотка реле К1 — минус источника 12 В. 

В соответствии с направлением зарядного тока напряжение 
на конденсаторе С8 будет иметь полярность плюс на обкладке а 
и минус — на обкладке 6. 

На время заряда конденсатора С8 выходное реле фильтра К], 
через обмотку которого потечет зарядный ток этого конденсато- 
ра, кратковременно сработает и замкнет свои контакты 1, 2. При 
этом получит питание лампочка Н! данного фильтра. Следует 
отметить, что в начальный момент включения питания будут за- 
ряжаться конденсаторы С8, а значит, и кратковременно сраба- 
тывать выходные реле К! во всех фильтрах Ф1 — ФЗ. Однако 
никаких изменений в состоянии дешифратора команд не прои- 
зойдет, так как в это время окажется введенным в действие уст- 
ройство защиты дешифратора, о работе которого будет сказано. 
ниже. 

Выходные реле фильтров К|, кратковременно сработавшие в 
первый момент включения питания, вернутся в исходное состо- 
яние после окончания заряда конденсаторов С8. Таким обра- 
зом, на данном этапе работы схемы фильтра Ф транзисторы 
У? и \6 закрыты, транзистор \У4 открыт, реле К1 находится в 
исходном состоянии, а конденсаторы Сб и С8 заряжены. 

Рассмотрим теперь, какие изменения произойдут в состоянии 
элементов триггера при поступлении на вход фильтра Ф сигнала 
резонансной частоты. Транзистор \У2, управляющий работой это- 
го триггера, начнет в один из полупериодов открываться, а в 
другой — закрываться. Очевидно, что при открывании транзисто- 
ра \У2 транзистор \У4 закроется, так как на его базу поступит 
плюс напряжения с обкладки а заряженного конденсатора Сб, 
а к эмиттеру через резистор Ю7, корпус и переход эмиттер — 
коллектор открытого транзистора У2 — минус напряжения с об-. 
кладки б этого конденсатора. Одновременно с открыванием тран- 
зистора У2 конденсатор Сб начнет разряжаться по цепи: 

4.14. Плюс источника (обкладка а конденсатора Сб) — 
резистор В5 — корпус — эмиттер, коллектор открытого тран- 
зистора У2 — минус источника (обкладка б конденсатора 
Сб). 

Закрывание транзистора \У4 приведет к тому, что в базовой 
цепи транзистора \Уб появится ток: 


Я 
85, | 
[т р 
8 
| 


4.15. Плюс источника 12 В — корпус — резистор В7 — 
эмиттер, база транзистора \б — конденсатор С7 — резистор 
Кб — минус источника 12 В. 

Базовый ток транзистора \Уб зарядит конденсатор СТ, и в 
соответствии с направлением этого тока напряжение на конденса- 
торе С7 будет иметь полярность плюс на обкладке а и минус — 
на обкладке 6. При появлении базового тока транзистора \6б по- 
следний откроется и в его коллекторной цепи потечет ток: 

4.16. Плюс источника 12 В — корпус — резистор В7— 
эмиттер, коллектор транзистора \б — обмотка реле К! — 
минус источника 12 В. 

При срабатывании реле К], через обмотку которого потечет 
коллекторный ток транзистора \6б, его контакты осуществят 
включения, о которых подробно будет рассказано ниже. Но как 
только откроется транзистор \6б, конденсатор С8, подключенный 
параллельно переходу эмиттер — коллектор этого транзистора, 
начнет разряжаться по цепи: 

4.17. Плюс источника (обкладка а конденсатора С8) — 
корпус — резистор К7 — эмиттер, коллектор открытого тран- 
зистора \Уб — минус источника (обкладка б конденсатора 
С8). 

Таким образом, на данном этапе работы реле К! будет в 
сработавшем состоянии, транзисторы \У2 и Уб открыты, транзи- 
стор \У4 закрыт, конденсаторы Сб и С8 разряжены, а конденса- 
тор С7 заряжен. Очевидно, что в следующий полупериод, когда 
транзистор \У2 закроется, произойдет следующее: транзистор \4 
откроется, транзистор \б закроется, конденсатор Сб зарядится 
по цепи 4.12, конденсатор С7 разрядится по цепи 4.18, а конден- 
сатор С8 снова начнет заряжаться по цепи 4.13 и реле К] оста- 
нется в сработавшем состоянии. Цепь разряда конденсатора СТ: 

4.18. Плюс источника (обкладка а конденсатора С7) — 
диод \У5 — корпус — резистор В7 — эмиттер, коллектор от- 
крытого транзистора \4 — минус источника (обкладка 6 
конденсатора СТ). 

Таким образом, при подаче на вход фильтра Ф сигналов ре- 
зонансной частоты реле К| все время будет в сработавшем со- 
стоянии: в один полупериод (когда транзистор \У2 открывается) 
за счет того, что через его обмотку будет протекать коллекторный 
ток транзистора \6, а в другой полупериод (когда транзистор 
\2 закрывается), за счет того, что через обмотку этого реле 
будет протекать зарядный ток конденсатора С8. 


4.4. ДЕШИФРАТОР КОМАНД 


С помощью фильтров Ф1—Ф8 и работающего в комп- 
лексе с ними дешифратора команд АУС-И (см. рис. 4.1) осу- 
ществляется дешифрация команд управления, передаваемых на 
ОУС с ЦСПВ. Дешифратор команд АУС-И представляет собой 
релейную матрицу, имеющую 8 (по числу фильтров) входов 
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(входных реле) и 45 (по числу исполняемых команд) выходов 
(выходных реле). Срабатывание входных реле дешифратора оп- 
ределяется тем, в каких фильтрах при поступлении команды 
сработали реле К1. Срабатывание же выходных реле дешифра- 
тора определяется тем, в каком сочетании сработали входные 
реле дешифратора при поступлении команды. 

Рассмотрим на примере команд 1 и 45 прохождение тока в 
цепях входных и выходных реле дешифратора. При поступлении 
команды | с частотным кодом Ё, 6, 6 в АУС-И включатся 
фильтры Ф1, Ф2, ФЗ, настроенные на эти частоты. Соответст- 
венно сработают реле К! названных фильтров, их контакты 1, 2 
замкнутся и создадут цепи питания обмоток трех входных реле 
дешифратора К47, К48, К49 (условно эти цепи показаны одной 
общей цепью 4.19): 

4.19. Плюс источника 12 В — корпус — контакты 1, 2 
реле К! фильтра Ф1 (Ф2, ФЗ) — резистор К11 (613, В15) — 
диод \48 (\49, У50) — обмотка реле К47 (К48, К49) — ди- 
од \6| и переход эмиттер — коллектор транзистора \60 
(элементы устройства защиты дешифратора команд) — ми- 
нус источника 12 В. 

Реле К47, К48 и К49, через обмотки которых потечет ток, 
сработают, и их контакты замкнутся и создадут цепь питания 
обмотки выходного реле дешифратора К]: 

4.20. Плюс источника 12 В — корпус — контакты 1, 3 ре- 
ле К55 в схеме устройства защиты — контакты 2, 2 вход- 
ного реле К49 — обмотка выходного реле К1 — диод У1 — 
контакты 2, 2 входного реле К48 — контакты 1, | входного 
реле К47 — минус источника 12 В. 

Выходное реле К! дешифратора, через обмотку которого по- 
течет ток, сработает, и его контакты (рис. 4.1), исполнят коман- 
ду [. 

При поступлении команды 45 с частотным кодом Н, №, В в 
АУС-И включатся в работу фильтры Ф1, Фб, $8, настроенные 
на эти частоты. Соответственно сработают выходные реле К] на- 
званных фильтров, их контакты 1, 2 замкнутся и создадут цепи 
питания обмоток входных реле дешифратора К47, К52, К54 (ус- 
ловно эти цепи показаны одной общей цепью 4.21): 

4.21. Плюс источника 12 В — корпус — контакты 1, 8 
фильтра Ф1 (Фб, ФЗ) — резистор В! (Ю21, В25) — диод 
\48 (\53, \55) — обмотка реле К47 (К52, К54) — диод \61 
и переход эмиттер — коллектор транзистора \60 — минус 
источника 12 В. 

Реле К47, К52, К54, через обмотки которых потечет ток, сра- 
ботают, их контакты замкнутся и создадут цепь питания обмот- 
ки выходного реле дешифратора К45: 

4.22. Плюс источника 12 В — корпус — контакты 1, 3 ре- 
ле К55 в схеме устройства защиты — контакты 9, 2. вход- 
ного реле К52 — обмотка выходного реле К45 — диод \45 — 
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контакты 3, 3 входного реле К54 — контакты 1, 1 входного 
реле К47 — минус источника 12 В. 


Выходное реле К45 дешифратора, через обмотку которого по- 
течет ток, сработает, и его контакты (рис. 4.1), исполнят команду 
45. При поступлении с ЦСПВ команд 2—44 в АУС-И будут вклю- 
чаться три фильтра, резонансные частоты которых ‘будут соответ- 
ствовать частотному коду посылаемой команды. При этом в де- 
шифраторе команд сработают три входных реле, закрепленные за 
данными фильтрами, и их замкнувшиеся контакты включат пита- 
ние на обмотку соответствующего выходного реле дешифратора, 
которое выполнит заданную команду. О прохождении тока в це- 
пях обмоток выходных реле дешифратора речь пойдет в гл. 7 и 8. 

Получить данные о командах управления 1—45 и уточнить, 
через контакты каких входных реле дешифратора включаются 
напряжения питания на обмотки всех выходных реле дешифра- 
тора, можно в приложении 1. Следует отметить, что не все 
команды управления выполняются непосредственно контактами 
выходных реле дешифратора. Если команды управления пред- 
назначены для включения сильноточных элементов управляемой 
аппаратуры (например, контакторов накала усилителей УПВ-5, 


УПВ-15-1 или передатчиков ПТИВ-500/250), то исполнение этих 
команд осуществляют не контакты выходных реле дешифратора, 
а контакты более мощных (промежуточных) реле, смонтирован- 
ных на панели перехода АУС-И. Эти реле управляются соответ- 
ствующими выходными реле дешифратора и являются промежу- 
точными звеньями в тракте исполнения данных команд. 


Рассматривая работу дешифратора, мы упоминали об элемен- 
тах устройства защиты реле К55, контакты 1, 3 которого включе- 
ны в общую цепь плюса источника 12 В (корпуса), подаваемого 
на исполнительные контакты входных реле дешифратора, и тран- 
зисторе \60, переход эмиттер — коллектор которого включен в 
общую цепь минуса источника 12 В, подаваемого на обмотки всех 
входных реле дешифратора (см. рис. 4.1). 


Рассмотрим принцип действия схемы устройства защиты де- 
шифратора, условно называемого устройством защиты «от четы- 
рех частот». Данное устройство объединяет в себе две схемы: соб- 
ственно схему защиты «от четырех частот» и схему, обеспечиваю- 
щую автоматическое отключение плюса источника 12 В (корпуса) 
от исполнительных контактов входных реле дешифратора в на- 
чальный момент поступления любой из 45 команд управления. 

Рассмотрим работу каждой схемы устройства защиты отдель- 
НО. 


Схема защиты «от четырех частот» собрана на четырех тран- 
зисторах \56, У57 типа ГТ103 и \59, У60 типа П213. В исходном 
положении схемы, когда питание на АУС-И подано, но сигналы 
команд с ЦСПВ на ОУС не поступают, транзисторы \56, У59, 
\60 открыты, а транзистор \57 закрыт. Убедимся в этом. Дейст- 
вительно, транзистор \У56 открыт, поскольку в его базовой, а зна- 
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чит, и коллекторной цепи течет ток. Цепь базового тока транзис- 
тора \56: 

4.23. Плюс источника 12 В — корпус — резистор К7 — 
эмиттер, база транзистора У56 — резисторы К2, КВ1, ВЗ — 
минус источника 12 В. 

Цепь коллекторного тока транзистора \У56: 

4.24. Плюс источника 12 В — корпус — резистор К7 — 
эмиттер, коллектор транзистора У56 — резистор К4 — минус 
источника 12 В. 

Поскольку транзистор \56 будет открыт, то транзистор \57 
открыться не сможет, так как входная цепь (переход база — 
эмиттер) транзистора \У57 окажется зашунтированной переходом 
эмиттер — коллектор открытого транзистора \56. При таком сос- 
тоянии схемы, когда транзистор \57 закрыт, в базовой, а значит, 
и в коллекторной цепи транзистора \У59 появится ток и транзис- 
тор откроется. | | 

Цепь базового тока транзистора \59: 

4.25. Плюс источника 12 В — корпус — резистор К9 — 
эмиттер, база транзистора \59 — стабилитрон \У58, который 
вместе с резистором К8 образует делитель напряжения сме- 
щения, подаваемого на базу транзистора \У59 — резистор 
Юб — минус источника 12 В. 

Цепь коллекторного тока транзистора \59: 


4.26. Плюс источника 12 В — корпус — резистор В9 — 
эмиттер, коллектор транзистора \У59 — минус источника 
ЕВ. 


При открывании транзистора \59 откроется и транзистор \60, 
в базовой, а значит, и в коллекторной цепи которого потечет ток. 


Цепь базового тока транзистора \60: 


4.27. Плюс источника 12 В — корпус — резистор В10 — 
диод У6| — эмиттер, база транзистора \У60 — эмиттер, кол- 
лектор транзистора \У59 — минус источника 12 В. 

Цепь коллекторного тока транзистора \60: 


4.28. Плюс источника 12 В — корпус — резистор К10 — 
диод \6| — эмиттер, коллектор транзистора \У60 — минус 
источника 12 В. 


Таким образом, в исходном положении схемы транзистор \60 
будет открыт, обмотки входных реле дешифратора будут получать 
минус источника 12 В и, следовательно, будут готовы к приему 
команд управления, посылаемых в ЦСПВ. Не изменится состоя- — 
ние схемы защиты «от четырех частот» и в том случае, когда с — 
ЦСПВ начнут поступать команды управления, но при том обяза- | 
тельном условии, что каждая поступившая команда будет содер- 
жать не более трех сигналов заданной частоты, как это и предус- = 
матривается схемой ТУ-ТС. Если же команда ошибочно будет со- 
держать более трех сигналов, то транзистор \60 в устройстве за- - 
щиты закроется и такая команда исполнена дешифратором не — 
будет. И 
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Рассмотрим, какие процессы будут происходить в устройстве 
защиты «от четырех частот» при поступлении команд, состоящих 
из трех или четырех сигналов. Допустим, что с ЦСПВ на ОУС 
пришла команда, содержащая, как и положено, три сигнала за- 
данной частоты (например, команда |, имеющая частотный код 
|, №5, Ёз). В этом случае в АУС-И включатся фильтры Ф1, Ф2, ФЗ, 
в результате чего через резисторы В! и ЮЗ, включенные в базо- 
вую цепь транзистора \56, потекут токи Ц, {[ь, [3. 

Цепь тока [1: 

4.29. Плюс источника 12 В — корпус — контакты 1, 2 
реле К! фильтра Ф|1 — диод \У62 — резистор К12 — резис- 
торы ВТ и КЗ — минус источника 12 В. 

Цепь тока [о: 

4.30. Плюс источника 12 В — корпус — контакты 1, 2 
реле К1 фильтра Ф2 — диод \У63 — резистор К14 — резис- 
торы ВТ и ЮЗ — минус источника 12 В. 

Цепь тока [3: 

4.31. Плюс источника 12 В — корпус — контакты 1, 2 
реле К1 фильтра ФЗ — диод \64 — резистор В16 — резис- 
торы КТ и КЗ — минус источника 12 В. 

Нетрудно убедиться в том, что резисторы К! и ЮЗ являются 
общим участком в цепях 4.29, 4.30 и 4.31, и потому токи Ц, [5, [3 
создадут на этом участке суммарное падение напряжения Ц со 
знаками плюс в точке а резистора К] и минус в точке б резисто- 
ра КЗ. Напряжение Ч будет включено «навстречу» напряжению 
источника 12 В, минус которого через резисторы КЗ, КТ и К2 по- 
дается на базу транзистора \У56, а плюс через корпус и резистор 
К7 —на эмиттер этого транзистора. Поэтому результирующее на- 
пряжение, которое приложится в этом случае к базе транзистора 
\56 относительно его эмиттера, будет равно разности напряжений 
источника 12 Ви (0. Элементы схемы устройства защиты «от че- 
тырех частот» выбираются с таким расчетом, чтобы при поступ- 
лении команды управления, содержащей три сигнала заданной 
частоты (включаются три фильтра Ф), напряжение Ч было бы 
меньше, чем напряжение источника 12 В. В этом случае к базе 
транзистора \У56 окажется приложенным результирующее напря- 
жение со знаком минус относительно эмиттера. Следовательно, 
транзистор \56, а значит, и транзистор \У60 будут оставаться от- 
крытыми, так же как и при исходном положении схемы. Теперь 
допустим, что по каким-либо причинам при поступлении команды 
| (на примере которой рассматривается работа схемы) одновре- 
менно с фильтрами Ф|1, Ф2, ФЗ дополнительно включится еще 
один фильтр, например фильтр Ф4. Теперь через резисторы КВ1, 
КЗ дополнительно потечет ток [4 по цепи: 


4.32. Плюс источника 12 В — корпус — контакты 1, 2 
реле К! фильтра Ф4 — диод \У65 — резистор 18 — резис- 
торы В! и КЗ — минус источника 12 В. 

Очевидно, что общее напряжение Ц, создаваемое на резисто- 
рах К|, КЗ токами Ц, [е, [з, [«а, при этом возрастает. Положением 
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движка переменного резистора К! выбирается такой режим рабо- 
ты схемы, при котором при появлении тока |4. величина резуль- 
тирующего напряжения, приложенного между базой и эмиттером 
транзистора \У56, была бы недостаточной для того, чтобы этот 
транзистор оставался открытым. Поэтому при поступлении коман- 
ды управления, содержащей более трех сигналов заданной часто- 
ты, транзистор \У56 закроется. Поскольку теперь переход эмит- 
тер — коллектор транзистора \У56 уже не будет шунтировать вход- 
ную цепь транзистора \57, последний откроется и в базовой, а 
значит, и в коллекторной цепи его потечет ток. 


Цепь базового тока транзистора \57: 


4.33. Плюс источника 12 В — корпус — резистор К7 — 
эмиттер, база транзистора \У57 — резистор К5 с парал- 
лельно подключенным к нему конденсатором С3 — резистор 
Ю4 — минус источника 12 В. 


Цепь коллекторного тока транзистора \57: 
4.34. Плюс источника 12 В — корпус — резистор К7 — 
эмиттер, коллектор транзистора \У57 — резистор Кб — ми- 
нус источника 12 В. 


При открывании транзистора \57 закроется транзистор \59, 
входная цепь которого окажется зашунтированной переходом эмит- 
тер — коллектор открывшегося транзистора \57. А раз закроется 
транзистор \У59 и сопротивление перехода эмиттер — коллектор 
этого транзистора резко возрастает, ток в базовой цепи транзис- 
тора \60 (см. цепь 4.27) протекать не будет. Транзистор \60 за- 
кроется, минус источника 12 В перестанет поступать на обмотки 
входных реле дешифратора, и команда управления, содержащая 
более трех сигналов, исполнена не будет. 


Заканчивая описание схемы устройства защиты, поясним, ка- 
ким образом в первый момент поступления команд управления 
происходит автоматическое отключение плюса источника 12 В 
(корпуса) от контактов входных реле дешифратора. Такое отклю- 
чение осуществляется за счет кратковременного срабатывания ре- 
ле К55, обмотка которого получит питание при включении любого 
из фильтров Ф1—Ф8 по цепи: 

4.35. Плюс источника 12 В — корпус — замкнутые кон- 
такты 1, 2 реле К1 фильтров Ф1—Ф8 — развязывающие 
диоды У70—\У77 — обмотка реле К55 — конденсатор С10 — 
минус источника 12 В. 


Реле К55, через обмотку которого потечет зарядный ток кон- 
денсатора С10, сработает, его контакты 1, 3 разомкнутся и от- 
ключат плюс источника 12 В (корпус) от контактов входных реле 
дешифратора. Поэтому на время срабатывания реле К55 команда 
управления, поступившая с ЦСПВ, исполнена в дешифраторе не 
будет. Но реле К55 срабатывает кратковременно, так как ток че- 
рез его обмотку протекает только до тех пор, пока конденсатор 
С10 не зарядится. Когда же реле К55 вернется в исходное состоя- 
ние и его контакты 1, 3 замкнутся, плюс источника 12 В (корпус) 
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снова подключится к контактам входных реле дешифратора, и 
команда управления, поступившая с ЦСПВ, будет выполнена. Пос- 
ле того как поступление команды на ОУС прекратится и все реле 
К! в соответствующих фильтрах Ф|1—Ф8 вернутся в исходное сос- 
тояние, конденсатор С10 разрядится через резистор В27. 
Введение реле К55 в схему рассматриваемого устройства за- 
щищает дешифратор от возможности ложного срабатывания его 
выходных реле в первый момент поступления команд управления. 


4.5. ЦИРКУЛЯРНАЯ ПЕРЕДАЧА КОМАНД 
УПРАВЛЕНИЯ НА ОПОРНЫЕ УСИЛИТЕЛЬНЫЕ 
СТАНЦИИ ОУС № 1—10 


В 4.2 на примере ОУС № 1 была подробно рассмотре- 
на передача с ЦСПВ команд управления на каждую ОУС отдель- 
но. Схема ПЦУ предусматривает возможность посылки команд 
управления и циркулярно — на все десять дистанционно управляе- 
мых ОУС одновременно. Чтобы осуществить такую посылку, не- 
обходимо на ПЦУ сначала нажать кнопку ЦИРКУЛЯР, а затем 
соответствующие кнопки КОМАНДА, которые являются общими 
для всех десяти ОУС. При нажатии кнопки ЦИРКУЛЯР (рис. 4.6) 
замкнутся контакты 31, 32 этой кнопки и подключат через инди- 
видуальные развязывающие диоды \289—\298 минус источника 
12 В к обмоткам реле К2, установленных в блоках входной ком- 
мутации АКУ всех десяти ОУС, На рис. 4.6 показаны блоки вход- 
ной коммутации, закрепленные за ОУС № | и 10. Блоки входной 
коммутации остальных ОУС (на рис. 4.6 не показаны) имеют 
идентичные схемы, и элементы этих блоков подключаются к ПЦУ 
и линиям ТУ-ТС своих ОУС так же, как и элементы схемы бло- 
ков входной коммутации ОУС № | и 10. Получив при нажатии 
кнопки ЦИРКУЛЯР питание на свои обмотки, реле К2 всех де- 
сяти ОУС сработают, и контакты каждого реле подготовят свою 
линию ТУ-ТС для передачи команд управления, посылаемых с 
ЦСПВ на ОУС, а также для принятия квитанций состояния, по- 
сылаемых с ОУС на ЦСПВ (см. рис. 5.1). 

Поясним назначение развязывающих диодов \289—\298, 
включенных в каждую индивидуальную цепь питания обмоток ре- 
ле К2 при циркулярном включении команд управления. Если бы 
эти диоды не были включены в схему, то при нажатии одной из 
десяти индивидуальных кнопок ВЫБОР ОУС, питание получили 
бы обмотки реле К2 всех остальных девяти ОУС. В результате 
эти реле сработали бы и команды, предназначенные для одной 
ОУС, попали бы на все десять ОУС, что противоречило бы задан- 
ным условиям. Наличие развязывающих диодов Такую возмож- 
ность исключает. Допустим, что дежурный ЦСПВ нажал кнопку 
ВЫБОР ОУС, закрепленную за ОУС № 1, в результате чего кон- 
такты 31, 32 этой кнопки замкнулись и подключили минус источ- 
ника 12 В к обмотке реле К2 данной ОУС и последнее сработало. 
Очевидно, что на обмотки реле К2 остальных ОУС минус источ- 
ника 12 В в этом случае не попадет, так как диод \У289 для этой 
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полярности напряжения включен в обратном направлении. При 
нажатии кнопки ЦИРКУЛЯР одновременно со срабатыванием в 
блоках входной коммутации АКУ реле К2 всех десяти ОУС на 
ПЦУ сработает также и реле Кб, обмотка которого получит пита- 
ние 24 В через замкнутые контакты 28, 29 кнопки ЦИРКУЛЯР. 
При срабатывании реле Кб контакты 1, 3 отключат плюс источ- 
ника 12 В (корпус) от контакта 2 кнопки $4.6, кратковременным 
нажатием которой с ЦСПВ на ОУС посылается команда 36 (О1]- 
РОС СОСТОЯНИЯ). Команда 36, посылаемая на ОУС, как это 
мы увидим из дальнейшего рассмотрения (см. 5.1), обеспечивает 
передачу с ОУС на ЦСПВ сигналов квитанций состояния, которые 
информируют дежурный персонал ЦСПВ о том, включена или вы- 
ключена на момент опроса та или иная аппаратура (или тракт) 
проверяемой ОУС. Посылать команду 36 на все десять ОУС од- 
новременно нельзя, так как ПЦУ рассчитан на принятие квитан- 
ций состояния Одновременно только с одной ОУС. Обусловлено 
это тем, что для принятия указанных квитанций в ПЦУ использу- 
ются общие для всех десяти ОУС элементы схемы. Поэтому при 
нажатии кнопки ЦИРКУЛЯР и последующем срабатывании реле 
Кб плюс источника 12 В (корпус) от контакта 2 кнопки $4.6 от- 
ключается. И соответственно при циркулярной посылке команда 
36 сформирована не будет. Прежде чем продолжить рассмотрение 
схемы циркулярной подачи команд управления на ОУС, остано- 
вим свое внимание на особенности посылки команды 36. 

Контакты 2, 3 и 5, 6 кнопки $4.6, с помощью которой посыла- 
ется команда, выполняют те же функции, что и одноименные кон- 
такты остальных кнопок КОМАНДА. Так, контакты 2, 3 замыка- 
ются и подключают плюс источника 12 В (корпус) на вход 36 
шифратора, в результате чего в последнем формируется команда 
36, а контакты 5, 6 замыкаются и создают цепь питания обмотки 
реле КЗ выбранной ОУС (см. цепь 4.6), в результате чего послед- 
нее срабатывает и кратковременно подключает сигналы команды 
36 на линию ТУ-ТС. ' 

Индивидуальное назначение имеют лишь контакты 22, 93 
кнопки 54.6, которые при нажатии этой кнопки включают пита- 
ние обмотки реле К2 блока фильтра состояния и квитанций АКУ, 
закрепленного за данной ОУС. 

Цепь питания обмотки реле К2: 

4.36. Плюс источника 12 В — корпус — замкнутые кон- 
такты 22, 23 кнопки 54.6 — обмотка реле К2 выбранной 
ОУС — диод У8 — замкнутые контакты 32, 31 кнопки ВЫ- 
БОР данной ОУС — минус источника 12 В. 


Реле К2, через обмотку которого течет ток, срабатывает и бло- 
кируется по цепи: 

4.37. Плюс источника 12 В — корпус — замкнутые кон- 

такты 2, 1 кнопки СБРОС ($4.7) на ПЦУ — замкнутые кон- 

такты о, | реле К2 — обмотка реле К? — диод У8 — кон- 


такты 32, 31 кнопки ВЫБОР данной ОУС — минус источ- 
ника 12 В. 
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Таким образом, реле К2 блока фильтра состояния и квитанций 
данной ОУС, сработавшее первоначально при нажатии кнопки 
$4.6, останется в этом состоянии и после того, как эта кнопка бу- 
дет отжата. Реле К2 будет удерживать свои контакты в сработав- 
шем состоянии до тех пор, пока на ПЦУ либо не будет нажата 
кнопка СБРОС, либо не будет отжата кнопка ВЫБОР данной 
ОУС. При срабатывании реле К2 в блоке фильтра состояния и 
квитанций линия ТУ-ТС данной ОУС (например, ОУС № 1) ока- 
жется подключенной к входу устройства дешифрации сигналов кви- 
танций состояния по цепи: 
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4.38. Провод а линии ТУ-ТС ОУС № 1 — контакты 4, 6 
реле КЗ блока входной коммутации АКУ — контакты 10, 11 _ 
| реле К2 блока фильтра состояния и квитанций — вход уст- 
ройства дешифрации сигналов квитанций состояния, разме- 


щенного в ПЦУ — контакты 7, 8 реле К2 блока входной 
коммутации АКУ — контакты 8, 7 реле К2 блока фильтра 
состояния и квитанций АКУ — контакты 3, 1 реле КЗ бло- 


ка входной коммутации — провод б линии ТУ-ТС ОУС № 1. 


После того как реле К2 в блоке фильтра состояния и квитан- 
ций будет разблокировано, контакты 7, 10 и 9, 12 этого реле пе- 
реключат линию ТУ-ТС на устройство дешифрации сигналов конт- 
роля НОРМА, КВИТАНЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ И АВАРИЯ дан- 
ной ОУС. О том, как дешифруются на ЦСПВ сигналы квитанций 
состояния и контроля, а также о том, как формируются эти сиг- 
налы на ОУС, будет подробно сказано в ГЛ. 5. 

Вернемся к реле Кб, которое сработало при нажатии кнопки 
ЦИРКУЛЯР. При срабатывании реле Кб одновременно с отклю- 
чением плюса источника 12 В (корпуса) от контакта 2 кнопки 
54.6 контакты 4, 5 реле Кб присоединяют параллельно цепочке 
С2Ю 100, включенной в общую цепь питания обмоток реле КЗ (см. 
цепь 4.6), еще одну дополнительную цепочку С1К99. Такое под- 
ключение диктуется следующими соображениями. Известно, что пос- 
тоянная времени заряда конденсатора определяется емкостью это- 
го конденсатора и сопротивлением элементов, включенных в цепь 
его заряда. При индивидуальном включении одной ОУС в цепь 
заряда конденсатора С2 включена обмотка только одного реле 
КЗ. При циркулярной же посылке команд в цепь заряда конден- 
сатора С2 оказывается включенной уже не одна, а десять парал- 
лельно соединенных обмоток реле КЗ. Естественно, что в этом 
случае общее сопротивление цепи заряда конденсатора С2 умень- 
шится, а значит, уменьшится и время, в течение которого заряд- 
ный ток конденсатора С2 будет протекать по обмоткам реле КЗ. 
Такой режим работы схемы может привести к тому, что реле КЗ 
не будут успевать срабатывать и соответственно команды управ- 
ления на линии ТУ-ТС не поступят. Для компенсации уменьшения 
сопротивления цепи заряда конденсатора С2 параллельно этому 
конденсатору подключают конденсатор С1. В результате общая 
емкость рассматриваемой цепи заряда увеличится, а значит, уве- 
личится до заданного значения и постоянная времени заряда этой 
цепи. 

Мы рассмотрели, какие включения осуществляют контакты 28, 
29 и 31, 32 кнопки ЦИРКУЛЯР. Чтобы пояснить назначение ос- 
тальных контактов этой кнопки, следует предварительно ознако- 
миться со схемой комплектов сигнализации, оповещающей дежур- 
ный персонал ЦСПВ о том, какие усилители и передатчики каж- 
дой из десяти ОУС получили команды на включение. Таких комп- 
лектов сигнализации на ПЦУ десять (по количеству ОУС), а 
каждый комплект, в свою очередь, состоит из шести так называе- 
мых лампочек «памяти» УС1—УС4, П пр., Ш пр. Из них первые 
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четыре лампочки каждой ОУС сигнализируют о том, что на ОУС 
№ 1-—10 были посланы команды на включение усилителя 1—4. 
Пятая и шестая лампочки каждой ОУС сигнализируют о том, что 
на ОУС № 1—10 были посланы команды на включение передат- 
чиков Ги [Ш программ вещания. 

Теперь допустим, что на ОУС № 1, на примере которой в даль- 
нейшем будет рассматриваться работа схемы, была послана коман- 
да 1 (ВКЛЮЧЕНИЕ УСИЛИТЕЛЯ 1). Для этого на ПЦУ была 
нажата кнопка ВЫБОР данной ОУС, а затем — кнопка 51.1, за- 
крепленная за командой 1. При нажатии кнопки 51.1 замк- 
нутся контакты 22, 23 этой кнопки и подключат через замк- 
нутые контакты 2, 3 кнопки ВЫБОР ОУС № 1 и резистор КЭ 
плюс источника 24 В (корпус) к управляющему электроду тирис- 
тора \129. Последний откроется, и в его анодной цепи потечет 
ток: 

4.39. Плюс источника 24 В — корпус — анод, катод ти- 
ристора \У129 — лампочка УС! — диод \У69 — замкнутые 
контакты 921, 22 кнопки $2.1, закрепленной за командой 2 
(ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСИЛИТЕЛЯ 1) — замкнутые контакты 
4, 5 кнопки ГАШЕНИЕ ТАБЛО — минус источника 24 В. , 


При этом лампочка УС! засветится, оповещая дежурный пер- 
сонал ЦСПВ о том, что на ОУС № 1 была послана команда на 
включение усилителя |. Аналогично при посылке команды 3 
(ВКЛЮЧЕНИЕ УСИЛИТЕЛЯ 2) через контакты 22, 23 кнопки 
51.2, контакты 5, 6 кнопки ВЫБОР ОУС № 1 и резистор К19 плюс 
источника 24 В поступит на управляющий электрод тиристора 
\139. При посылке команды 5 (ВКЛЮЧЕНИЕ УСИЛИТЕЛЯ 3) 
через контакты 22, 23 кнопки 51.3, контакты 8, 9 кнопки ВЫБОР 
ОУС № Ти резистор К29 плюс источника 24 В поступит на уп- 
равляющий электрод тиристора У149. При посылке команды 7 
(ВКЛЮЧЕНИЕ УСИЛИТЕЛЯ 4) через контакты 22, 23 кнопки 
51.4, контакты 11, 12 кнопки ВЫБОР ОУС № Ти резистор Ю39 
плюс источника 24 В поступит на управляющий электрод тирис- 
тора \159. При посылке команды 9 (ВКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАТ- 
ЧИКА П пр.) через контакты 22, 23 кнопки $1.5, контакты 22, 23 
кнопки ВЫБОР ОУС № Ти резистор К49 плюс источника 24 В 
поступит на управляющий электрод тиристора \169. И наконец, 
при посылке команды 11 (ВКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАТЧИКА 11 пр.) 
через контакты 22, 23 кнопки $1.6, контакты 25, 26 кнопки ВЫ- 
БОР ОУС № [и резистор К59 плюс источника 24 В поступит на 
управляющий электрод тиристора У179. Получив открывающий по- 
тенциал на свои управляющие электроды, вышеперечисленные ти- 
ристоры откроются, в их анодных цепях потечет ток, и соответст- 
венно засветятся лампочки УС2, УСЗ, УСА, П пр., П пр. Анодные 
цепи указанных тиристоров аналогичны анодной цепи тиристора 
\129 (см. цепь 4.39), с той лишь разницей, что в анодную цепь 
каждого из этих тиристоров включены индивидуальные диоды и 
лампочки «памяти», а также контакты 21, 22 индивидуальных 
кнопок $2.2—5$2.6, с помощью которых посылаются команды вы- 
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ключения на соответствующие усилители и передатчики. Все лам- 
почки «памяти», засветившиеся на сигнальном табло ПЦУ при 
посылке ‘команд включения усилителей и передатчиков, будут 
светиться и после того, как посылка команд прекратится. Это 
обусловлено свойством тиристоров оставаться открытыми до тех 
пор, пока кратковременно не будет разомкнута их анодная цепь, 
Поэтому каждая из лампочек «памяти» будет светиться до тех 
пор, пока анодная цепь ее тиристора (или общая анодная цепь 
всех тиристоров схемы «памяти») не будет разомкнута. Индиви- 
дуальное выключение напряжения питания каждой лампочки «па- 
мяти» осуществляется при посылке команды выключения на дан- 
ный усилитель или передатчик за счет размыкания контактов 21, 
22 соответствующей кнопки выключения. Общее выключение на- 
пряжения питания всех лампочек «памяти» осуществляется в ре- 
зультате нажатия кнопки ГАШЕНИЕ ТАБЛО и размыкания ее 
контактов 4, 5. 


Мы рассмотрели работу схемы индивидуального комплекта 
сигнализации «памяти» на примере ОУС № 1. Остальные девять 
комплектов (один из которых — комплект, закрепленный за ОУС 
№ 10, — показан на рис. 4.6) работают аналогично и включают 
в себя те же элементы схемы, что и комплект ОУС № 1. Здесь 
уместно пояснить, для чего к каждому индивидуальному диоду 
схемы «памяти», включенному в цепь анодного тока тиристора, 
подключен еще один дополнительный диод. Так, в комплекте сиг- 
нализации ОУС № | к анодным выводам основных диодов \69, 
\79, У89, У99, У109, У119 подключены анодные выводы дополни- 
тельных диодов \9, \19, \29, \У39, \У49, У59. Катодные выводы 
всех дополнительных диодов соединены параллельно и через замк- 
нутые контакты 27, 28 ненажатой кнопки ВЫБОР данной ОУС 
и контакты 27, 28 общей кнопки ЦИРКУЛЯР, замкнутые, если 
кнопка не нажата, подключены к минусу источника 24 В. Если 
бы цепи, образуемые дополнительными диодами, не были вклю- 
чены в схему комплектов сигнализации каждой из ОУС, то про- 
изошло бы следующе. При посылке любой команды выключения 
усилителя или передатчика, предназначенной только для данной 
ОУС, погасли бы одноименные лампочки «памяти» всех остальных 
ОУС в результате размыкания контактов 21, 22 кнопки команды 
выключения данного усилителя или передатчика. Теперь же при 
введении в схему цепей, образуемых дополнительными диодами, 
этого не случится. Действительно, допустим, что в процессе экс- 
плуатации понадобилось выключить усилитель |1 на ОУС № 10 
и соответственно на ПЦУ нажали кнопку ВЫБОР этой ОУС, а 
остальные кнопки ВЫБОР ОУС остались не нажаты. Очевидно, 
что при посылке команды выключения усилителя 1, когда на ПЦУ 
была нажата кнопка $2.1, лампочка УС1 (Н50) погаснет только в 
комплекте сигнализации ОУС № 10 в результате размыкания кон- 
тактов 21, 22 кнопки $2.1, а одноименные лампочки «памяти» ос- 
тальных ОУС не погаснут. Объясняется это тем, что анодные це- 
пи тиристоров, в которые включены эти лампочки, будут полу- 
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чать питание теперь уже через цепи, образуемые дополнительны- 
ми диодами. Проследим на примере лампочки УС! комплекта 
ОУС № 1 прохождение тока в анодной цепи тиристора \У129 в то 
время, когда кнопка $2,1 нажата и соответственно контакты ее 
21, 22 разомкнуты. Анодная цепь тиристора \129: 


4.40. Плюс источника 24 В — корпус — анод, катод ти- 
ристора \У129 — лампочка УС|1 — дополнительный диод 
\У9 — замкнутые контакты 27, 28 кнопки ВЫБОР ОУС 
№ | — замкнутые контакты 27, 28 кнопки ЦИРКУЛЯР — 
минус источника 24 В. 


Не погаснут лампочки «памяти» на сигнальном табло ПЦУ 
(опять-таки при условии, что кнопки ВЫБОР всех ОУС в это вре- 
мя будут отжаты) и в том случае, когда будет нажата кнопка 
ГАШЕНИЕ ТАБЛО и соответственно контакты 4, 5 этой кнопки 
отключат минус источника 24 В от контактов 22 всех кнопок вы- 
ключения усилителей и передатчиков (кнопки $2.1—5$2.6). Оче- 
видно, что при этом (так же, как и при индивидуальном выклю- 
чении какого-либо усилителя или передатчика) анодные цепи ти- 
ристоров комплектов «памяти» всех ОУС будут замыкаться через 
свои дополнительные диоды, замкнутые контакты 27, 28 ненажа- 
_тых индивидуальных кнопок ВЫБОР ОУС и замкнутые контакты 
27, 28 ненажатой (общей для всех десяти ОУС) кнопки ЦИРКУ- 
ЛЯР. Здесь уместно обратить внимание на то, что кнопка ГАШЕ- 
НИЕ ТАБЛО выполняет две функции: при нажатии этой кнопки, 
во-первых, гаснут лампочки «памяти» той ОУС, у которой нажата 
ее кнопка ВЫБОР, и, во-вторых, гаснут в результате размыкания 
контактов 1, 2 кнопки ГАШЕНИЕ ТАБЛО и все лампочки кви- 
танции состояния, которые засветились на сигнальном табло ПЦУ 
после исполнения команды 36 ОПРОС СОСТОЯНИЯ на какой+ 
либо ОУС. Практика эксплуатации показала, что иногда дежур- 
ный персонал ЦСИВ после исполнения команды ОПРОС СО- 
СТОЯНИЯ забывал отжать кнопку ВЫБОР данной ОУС перед 
тем, как нажать кнопку ГАШЕНИЕ ТАБЛО. Это приводило к то- 
му, что одновременно с лампочками квитанций состояния гасли и 
лампочки «памяти» данной ОУС и, таким образом, нужной ин- 
формации о том, какие усилители и передатчики были включены 
на этой ОУС, дежурный персонал ЦСПВ уже не получал. Оче- 
видно, что более целесообразно было бы изменить схему включе- 
ния кнопки ГАШЕНИЕ ТАБЛО, для чего отключить: 

от контакта 5 этой кнопки минус источника 24 В; 

от контакта 4 этой же кнопки провод и подключить его к ми- 
нусу источника 24 В; 

от контактов 1, 2 кнопки СБРОС провода и подключить их к 
контактам 4, 5 кнопки ГАШЕНИЕ ТАБЛО. 

Если произвести эти изменения в схеме, то по окончании оп- 
роса состояния каждой из ОУС дежурный персонал ЦСПВ дол- 
жен будет нажимать вместо двух кнопок (ГАШЕНИЕ ТАБЛО И 
СБРОС) только одну — ГАШЕНИЕ ТАБЛО, не опасаясь при 
этом, что одновременно с лампочками квитанций состояния погас- 
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нут и лампочки «памяти» той ОУС, индивидуальная кнопка ВЫ- 
БОР которой ошибочно осталась нажатой. 


Говоря о лампочках квитанций состояния и лампочках «памя- 
ти», следует четко представлять себе, что лампочки «памяти» сиг- 
нализируют лишь о том, что на данный усилитель или передатчик 
ОУС была послана команда включения и что эти лампочки будут 
светиться независимо от того, включена или выключена на ОУС 
указанная аппаратура. О том, включена или выключена эта аппа- 
ратура, можно судить только по той информации, которую дежур- 
ный персонал ЦСПВ получает при опросе состояния каждой ОУС, 
когда на сигнальном табло ПЦУ засветятся соответствующие лам- 
почки квитанций состояния (см. гл. 5). 


Вернемся к рассмотрению схемы циркулярной посылки команд 
управления одновременно на все десять дистанционно управляе- 
мых ОУС и поясним назначение контактов 2 и 3, 5 и б, 8 и 9, 11 
и 12, 22 и 23, 25 и 26 кнопки ЦИРКУЛЯР, замыкающихся при 
нажатии этой кнопки. Дело в том, что вышеперечисленные кон- 
такты кнопки ЦИРКУЛЯР дублируют одноименные контакты 
каждой из индивидуальных кнопок ВЫБОР ОУС, начиная с ОУС 
№ 1 и кончая ОУС № 10. Таким образом, нажатие кнопки ЦИР- 
КУЛЯР будет равнозначно одновременному нажатию всех десяти 
кнопок ВЫБОР ОУС, и потому при посылке команд включения 
усилителей и передатчиков все одноименные лампочки «памяти» 
всех ОУС засветятся на сигнальном табло ПЦУ одновременно. 
Действительно, при посылке команды 1 плюс источника 24 В (кор- 
пус) подключится к управляющим электродам тиристоров У129— 
\У138 уже не через контакты 2, 3 кнопок ВЫБОР ОУС № 1—10 
(которые при циркулярной посылке команд должны быть отжа- 
ты), а через контакты 2, 3 нажатой кнопки ЦИРКУЛЯР и развя- 
зывающие диоды \У189—\У198. Как следствие, тиристоры \У129— 
\У138 откроются и на сигнальном табло ПЦУ засветятся все де- 
сять лампочек УС1. Аналогично при посылке команды 3 плюс ис- 
точника 24 В (корпус) подключится к управляющим электродам 
тиристоров У139—\У148 через контакты 5, 6 нажатой кнопки 
ЦИРКУЛЯР и индивидуальные развязывающие диоды \199— 
\208. Как следствие, тиристоры У139—У148 откроются и на табло 
ПЦУ засветятся все десять лампочек УС2 и т. д. Очевидно, что 
циркулярно на все десять ОУС одновременно можно подать лю- 
бую из 45 команд управления (кроме команды 36), для чего сна- 
чала следует нажать кнопку ЦИРКУЛЯР, а затем уже кнопку, 
закрепленную за нужной командой. Следует учесть, что при цир- 
кулярной посылке команд выключения усилителей и передатчиков 
(2, 4, 6, 8, 10 и 12) все лампочки «памяти» на сигнальном табло 
ПЦУ погаснут. Объясняется это тем, что при циркулярном вы- 
ключении усилителей и передатчиков анодные цепи всех тиристо- 
ров схемы «памяти» окажутся разомкнутыми со стороны основ- 
ных диодов контактами 21, 22 нажатой кнопки выключения, а со 
стороны дополнительных диодов — контактами 27, 28 нажатой 
кнопки ЦИРКУЛЯР. 
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Глава. о 


ТРАКТЫ ПЕРЕДАЧИ КВИТАНЦИЙ СОСТОЯНИЯ 
И СИГНАЛОВ КОНТРОЛЯ С ОПОРНОЙ 
УСИЛИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ 
СТАНЦИЮ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ 


5.1. ТРАКТ ПЕРЕДАЧИ КВИТАНЦИЙ СОСТОЯНИЯ 


Каждая квитанция состояния, передаваемая с ОУС на 
ЦСПВ, представляет собой сочетание трех сигналов заданной час- 
тоты. Источниками этих сигналов являются семь генераторов 
Г’—Г7’, смонтированных в одном общем съемном блоке аппара- 
туры АУС-И (рис. 5.1). Схемы генераторов квитанций АУС-И 
идентичны схемам генераторов команд ПЦУ (см. рис. 4.2) и от- 
личаются от них Лишь параметрами, определяющими частоту 
формируемого сигнала. 

Данные о частотах сигналов генераторов Г1’—Г7”: 

Генератор ы а” Г3’ Г4’ Г5’ Гб’ РТ: 
Частота сигнала, Гц 1470... 1660 1880. -.2120 --2400 2710 3026 

Каждой квитанции состояния соответствует свое сочетание 
сигналов заданной частоты, т. е. свой частотный код. Так (см. 
рис. 5.1), квитанция состояния | формируется из сигналов гене- 
раторов Г1”, Г2’, ГЗ’ и имеет частотный код ВН”, Ё»’, [з’, а квитан- 
ция состояния 30 формируется из сигналов генераторов ГЗ’, Гб’, 
Г7’и имеет частотный код {3', [5°’, 17’. В зависимости от частотного 
кода поступившей квитанции состояния ‘в блоке генераторов вклю- 
чаются три (из семи) заданных генератора. Напряжение питания 
ГГ—Г7’ получают от источника 12 В, размещенного в аппаратуре 
АУС-И. 

Минус источника 12 В постоянно подключен к элементам схе- 
мы генераторов. Обмотки же выходных реле генераторов Г1”—Г7”, 
в отличие от генераторов Г1—Г8 пульта ПЦУ, получают минус 
источника 12 В через переход эмиттер — коллектор транзистора 
\14, являющегося одним из элементов схемы устройства задерж- 
ки, смонтированного в блоке генератора АУС-И. Поэтому минус 
источника 12 В подается на обмотки выходных реле К1’”—К7” ге- 
нераторов только в том случае, когда транзистор \У14 открыт. О 
работе и назначении устройства задержки, а также о том, при 
каких обстоятельствах закрывается и открывается транзистор \У14, 
будет подробно описано в 6.2. Сейчас же условимся считать, что 
транзистор У14 открыт и минус источника 12 В поступает на об- 
мотки выходных реле генераторов Г1’”—Г7’. Как и в блоке гене- 
раторов команд ПЦУ, плюс источника 12 В, соединенный с кор- 
пусом, подключается в схему трех заданных генераторов Г1”—Г7” 
только на время поступления квитанции состояния. Формирование 
квитанции состояния осуществляется с помощью шифратора кви- 
танций, работающего в комплексе с Г!’—Г7’. Схема шифратора 
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квитанций аналогична схеме шифратора команд ПЦУ, с той лишь 
разницей, что шифратор квитанций имеет не 45, а 30 (по числу 
передаваемых квитанций) входов и не восемь, а семь (по числу 
генераторов, из сигналов которых формируются эти квитанции} 
выходов. В отличие от шифратора команд ПЦУ плюс источника 
12 В (корпус) подключается к каждому из входов шифратора 
квитанций АУС-И не нажатием кнопок, а автоматически с по- 
мощью обходного устройства АУС-И, которое вводится в дейст- 
вие после исполнения команды 36 (ОПРОС СОСТОЯНИЯ), пос- 
ланной на данную ОУС с ЦСПВ (см. 6.1). После исполнения на 
ОУС команды 36 в обходном устройстве начинается так называе- 
мый обход. Сущность обхода состоит в том, что к каждому из 
входов шифратора квитанций (с 1-го по 30-й) поочередно через 
заданные промежутки времени будут подключаться контакты 
контролируемых объектов. Если на момент подключения контак- 
та к входу шифратора этот контакт окажется соединенным с кор- 
пусом, то в шифраторе сформируется квитанция, информирующая 
о состоянии данного контролируемого объекта. Подключение кон- 
тактов контролируемых объектов к каждому из входов шифрато- 
ра осуществляется с помощью 15 исполнительных реле КЗ—К17 
обходного устройства. Поскольку во время обхода должно быть 
исполнено 30 подключений (30 тактов), а обходное устройство 
содержит только 15 исполнительных реле, то в каждом из этих 
реле используют по две пары замыкающихся контактов: 2А, 2Б 
и ЗА, ЗБ. С помощью контактов 2А, 2Б реле КЗ—К!7 осуществ- 
ляют подключение контактов контролируемых объектов к входам 
шифратора с 1-го по 15-й, с помощью контактов ЗА, ЗБ этих же 
реле — к входам с 16-го по 30-й. Таким образом, исполнительные 
реле КЗ—К!7 во время обхода будут срабатывать дважды: пер- 
вый раз (первый цикл обхода) при исполнении тактов с 1-го по 
15-й, а второй раз (второй цикл обхода) при исполнении тактов с 
16-го по 30-й. При такой схеме подключения контактов исполни- 
тельных реле КЗ—К17, казалось бы, возникает опасность, что при 
срабатывании этих реле в шифраторе во время обхода могут од- 
новременно сформироваться по две квитанции состояния (напри- 
мер, при срабатывании реле КЗ — квитанция 1-я и 16-я, а при сра- 
батывании реле К17 — квитанция 15-я и 30-я). Однако этого не 
случится. Дело в том, что плюс источника 12 В (корпус) посту- 
пает на контакты контролируемых объектов и далее на входы 
шифратора квитанций с 1-го по 15-й через замкнутые контакты 
7, 9 находящегося в исходном состоянии реле К21 обходного уст- 
ройства. На входы шифратора квитанций с 16-го по 30-й плюс 
источника |2 В (корпус) поступает через одноименные замкнутые 
контакты находящегося в исходном состоянии реле К20 обходного 
устройства. Схема же обходного устройства построена так, что во 
время исполнения тактов обхода с 1-го по 15-й реле К21 будет 
находиться в исходном состоянии, а реле К20 — в сработавшем. 
Соответственно плюс источника 12 В (корпус) в это время будут 
получать только те контакты контролируемых объектов, которые 
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подключаются на входы шифратора с 1-го по 15-й. Во время ис- 
полнения тактов обхода с 16-го по 30-й реле К20, наоборот, будет 
находиться в исходном состоянии, а реле К2| — в сработавшем. 
Соответственно плюс источника 12 В (корпус) в это время будет 
поступать только на те контакты контролируемых объектов, кото- 
рые подключаются на входы шифратора с 16-го по 30-й. Принцип 
действия схемы обходного устройства будет подробно изложен в 
6.1. Сейчас же ознакомимся с процессом формирования и переда- 
чи квитанций состояния в тракт ТУ-ТС. 

Каждая квитанция состояния строго закреплена за определен- 
ной аппаратурой и трактами данной ОУС. Например, квитанции 
состояний закреплены: 


Ги 2 за усилителем 1; 

Зи 4 за усилителем 2; 

о и б за усилителем 3; 

Ти 8 за усилителем 4; 

Э и 10 за передатчиком П программы вещания; 
Ти 12 за передатчиком Ш программы вещания. 


Каждая из названных квитанций, имеющая нечетный номер, 
информирует о том, что контролируемый усилитель или передат- 
чик включен, а каждая из четных квитанций — о том, что он 
выключен. 

Квитанции состояний информируют: с 13-й по 20-ю о включе- 
нии в эксплуатацию каждой из восьми ячеек стативов СВК-3 с 
№ 1 по 4; с 21-й по 23-ю о переключении входных трактов 1, Пи 
ПТ программ вещания данной ОУС к резервному каналу; 24-я о 
переключении резервного канала с резервной линии СЛ4 к выхо- 
ду приемника; 25-я о включении вентилятора на ОУС; 26-я о 
включении приемника; 27-я о выключении приемника; 28-я о вклю- 
чении датчика, регистрирующего задымление помещения ОУС; 
29-я о включении датчика, регистрирующего затопление помеще- 
ния ОУС; 30-я об открывании входной двери ОУС. 

Рассмотрим на примере основной аппаратуры ОУС, как осуще- 
ствляется формирование квитанций состояний. 

Усилители ! программы вещания. Из предыдущего (см. 3.4) 
известно, что конечным звеном тракта включения усилителей 1—4 
[ программы вещания при их работе в комплексе с АУС-И яв- 
ляются реле готовности К5—К8 этих усилителей, смонтированные 
на панели контакторов АУС-И. На рис. 5.1 показано только реле 
готовности К5 усилителя 1. Поэтому на примере этого усилителя 
и будет рассматриваться работа схемы. 

Реле К5 имеет группу контактов 1, 2, 3 на переключение. Ес- 
ли реле К5 находится в исходном состоянии, то его контакт 1 
замкнут с контактом 3, а если реле К5 сработало, то контакт 1 
переключается с контакта 3 на контакт 2. К контакту | реле К5 
через замкнутые контакты 9, 7 реле К21 обходного устройства, 
находящегося в исходном состоянии, постоянно подключен плюс 
источника 12 В (корпус). Поэтому если реле К21 находится в ис- 
ходном состоянии, а усилитель | включен и соответственно его 
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реле готовности К5 сработало, то контакты 1, 2 этого реле замк- 
нутся и подключат плюс источника 12 В (корпус) к контакту 2А 
исполнительного реле КЗ обходного устройства. Очевидно, что при 
исполнении первого такта обхода, когда в обходном устройстве 
реле КЗ сработает в первый раз, плюс источника 12 В (корпус) 
подключится к входу 1 шифратора и в последнем будет сформи- 
рована квитанция состояния 1 (УСИЛИТЕЛЬ 1 ВКЛЮЧЕН). Ес- 
ли же усилитель | будет выключен, а значит, будет выключено и 
реле его готовности К5, то плюс источника 12 В (корпус) — при 
условии, что реле К21 находится в исходном состоянии — отклю- 
чится от контакта 2А исполнительного реле КЗ и переключится к 
одноименному контакту исполнительного реле К4. Очевидно, что 
в этом случае при обходе во время исполнения первого такта, 
когда в обходном устройстве сработает реле КЗ, квитанция | в 
шифраторе сформирована не будет, поскольку плюс источника 12 В 
(корпус) на вход 1 шифратора не поступит. Зато при исполнении 
следующего, второго, такта обхода, когда в обходном устройстве 
сработает реле К4 и подключит плюс источника 12 В (корпус) к 
входу 2 шифратора, в последнем сформируется квитанция состоя- 
ния 2 (УСИЛИТЕЛЬ 1 ВЫКЛЮЧЕН). 

Передатчики ПТПВ-500/250. Из предыдущего (см. 1.3) извест- 
но, что при полной готовности к работе передатчиков ИТПВ- 
500/250 в каждом из этих передатчиков срабатывает его реле го- 
товности 8Р6б. На рис. 5.1 показано только реле готовности 8Рб 
передатчика П программы вещания. Поэтому на примере этого 
передатчика и будет рассматриваться работа схемы. Реле 8Рб име- 
ет группу контактов на переключение П-4, [П-5, П-6. Если реле 
8Рб находится в исходном состоянии, то его контакт [П-5 замкнут 
с контактом П-4, а если реле 8Рб сработало, то контакт П-5 пе- 
реключается с контакта []-4 на контакт П-6. К контакту П-5 реле 
8Р6б через замкнутые контакты 9, 7 находящегося в исходном сос- 
тоянии реле К21 обходного устройства постоянно подключен плюс 
источника |2 В (корпус). Поэтому если реле К21 находится в ис- 
ходном состоянии, а передатчик П программы вещания включен 
и соответственно его реле готовности 8Рб сработало, то замкнув- 
шиеся контакты []-5, П-6 этого реле подключат плюс источника 
12 В (корпус) к контакту 2А исполнительного реле К1] обходно- 
го устройства. Очевидно, что при исполнении 9-го такта обхода, 
когда в обходном устройстве сработает реле К11, плюс источника 
12 В (корпус) подключится к входу 9 шифратора и в последнем 
будет сформирована квитанция состояния 9 (ПЕРЕДАТЧИК П 
ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧЕН). 

Если же передатчик будет выключен, а значит, будет выклю- 
чено и реле его готовности 8Рб, то плюс источника 12 В (кор- 
пус), при условии, что реле К2| находится в исходном состоянии, 
отключится от контакта 2А исполнительного реле К! и пере- 
ключится к одноименному контакту исполнительного реле К12. 
Очевидно, что в этом случае при исполнении 9-го такта обхода, 
когда в обходном устройстве сработает реле К11, квитанция 9 в 
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шифраторе не сформируется, поскольку плюс источника 12 В 
(корпус) на вход 9 шифратора не поступит. Зато при исполнении 
следующего, 10-го, такта обхода, когда в обходном устройстве 
сработает реле К12 и подключит плюс источника 12 В (корпус) 
к входу 10 шифратора, в последнем сформируется квитанция со- 
стояния 10 (ПЕРЕДАТЧИК П ПРОГРАММЫ ВЫКЛЮЧЕН). | 

Стативы СВК-3. Из предыдущего (см. 1.4) известно, что при 
включении линии МФ в режим резерва в ячейке СВК-3, к кото- 
рой подключена данная МФ, срабатывает реле Рб и замыкает 
контакты 2, 9, На рис. 5.1 показано подключение контактов 2, 9 
реле Рб ячеек Ги П статива СВК-3 № 2. При включении в режим 
резерва ячейки [ СВК-3 № 2 в шифраторе при обходе должна 
быть сформирована квитанция состояния 15, а при включении 
ячейки [ этой же СВК-3 — 16. Поэтому контакт 9 реле Рб ячей- 
ки [| СВК-3 № 2 подключен к контакту 9 реле К21 обходного 
устройства, а контакт 9 реле Рб ячейки П — к контакту 9 реле 
К20. Очевидно, что если ячейка [ СВК-3 № 2 будет включена в 
режим резерва и соответственно ее реле Рб будет находиться в 
сработавшем состоянии, то при исполнении 15-го такта обхода, 
когда в обходном устройстве сработает реле К17, плюс источника 
12 В (корпус) поступит на вход 15 шифратора через замкнутые 
контакты 7, 9 находящегося в исходном состоянии реле К21, кон- 
такты 9, 2 сработавшего реле Рб ячейки [| СВК-3 № 2 и контак- 
ты 2А, 2Б сработавшего реле К17. В результате в шифраторе 
сформируется квитанция состояния 15 (ЯЧЕЙКА 1 СВК-3 № 2 
ВКЛЮЧЕНА). 

Аналогично при исполнении 16-го такта обхода, когда в о0б- 
ходном устройстве сработает (теперь уже во второй раз) испол- 
нительное реле КЗ, то при условии, что ячейка П СВК-3 № 2 бу- 
дет включена в режим резерва, плюс источника 12 В (корпус) 
поступит на вход 16 шифратора через замкнутые контакты 7, 9 
находящегося в исходном состоянии реле К20, контакты 9, 2 сра- 
ботавшего реле Рб ячейки П СВК-3 № 2 и контакты ЗА, ЗБ сра- 
ботавшего реле КЗ. В результате в шифраторе сформируется кви- 
танция состояния 16 (ЯЧЕЙКА П СВК-3 № 2 ВКЛЮЧЕНА). 


Заканчивая рассмотрение цепей коммутации плюса источника 
12 В (корпуса) с контактов контролируемых объектов к входам 
шифратора квитанций, остановимся особо на схеме включения 
последних трех пар контактов, посылающих информацию о за- 
дымлении, затоплении или открывании входной двери ОУС. 


Контакты 2 каждой из названных пар соединены с плюсом ис- 
точника 12 В (корпус) через замкнутые контакты 9, 7 нахоляще-_ 
гося в исходном состоянии реле К20, а контакты | подключены 
к контактам ЗА соответствующих исполнительных реле К15, К|6, 
К17. Поэтому при исполнении 28-го, 29-го и 30-го тактов обхода, 
когда в обходном устройстве будут срабатывать (теперь уже во 
второй раз) исполнительные реле К15, К]16б и КИУ, то в случае за- 
дымления, затопления или открывания входной двери ОУС плюс 
источника 12 В (корпус) будет поступать на входы 28, 29 и 30 
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шифратора квитанций. В результате в последнем будут формиро- 
ваться квитанции состояний 28 (ЗАДЫМЛЕНИЕ ОУС), 29 (ЗА- 
ТОПЛЕНИЕ ОУС) и 30 (ОТКРЫВАНИЕ ВХОДНОЙ ДВЕРИ 
ОУС). Помимо указанной информации, о которой на ЦСПВ мож- 
но узнать, если на данную ОУС будет послана команда 36 (ОП- 
РОС СОСТОЯНИЯ), последние три пары контактов контролируе- 
мых объектов при своем замыкании посылают на ЦСПВ еще и 
оперативную информацию в виде сигнала АВАРИЯ. С этой целью 
контакты |, установленные в датчиках ЗАДЫМЛЕНИЕ и ЗАТО- 
ПЛЕНИЕ, а также ВХОДНАЯ ДВЕРЬ ОУС, соединяются через 
индивидуальные развязывающие диоды \5, \6, \У7 с обмоткой 
реле аварии К], размещенном в блоке контроля состояния и кви- 
танций АУС-И. Поэтому при поступлении любой из трех послед- 
них квитанций реле К] сработает и пошлет на ЦСПВ сигнал ава- 
рии (о формировании сигнала аварии см. 5.2). 

Рассмотрим процесс формирования сигналов квитанций со- 
стояния на ОУС и тракт передачи этих сигналов на ЦСПВ на при- 
мере квитанций состояния 1 и 30. Выше говорилось, что формиро- 
вание квитанции | осуществляется в шифраторе при подаче на 
его вход | плюса источника 12 В (корпус). Допустим, что плюс 
источника 12 В (корпус) на вход |1 шифратора поступил. При 
этом в блоке генераторов АУС-И получат питание генераторы Г1’, 
Г2’, ГЗ’ по цепи: 

5.1. Плюс источника 12 В — корпус — вход | шифратора 
квитанций — диоды \4, \У18, \М33 — элементы схемы генерато- 
ров Г1”, Г2’, ГЗ’— минус источника 12 В. 

Получив питание, генераторы включатся, и на выходах гене- 
раторов Г’, Г2’, ГЗ’ появятся сигналы частотой 1’, Ё’, [3’ соот- 
ветственно. После того как транзистор \14 устройства задержки 
откроется (см. 6.2), выходные реле К1’, К2’, КЗ’ генераторов сра- 
ботают, их контакты 3, 4 замкнутся и подключат выход каждого 
из генераторов к входу усилителя квитанций. Формирование кви- 
танций состояния 30 осуществляется при подаче плюса источника 
12 В (корпуса) на вход 30 шифратора. При этом в блоке генера- 
торов получат питание генераторы ГЗ’, Гб’, Г7’ по цепи: 

5.2. Плюс источника 12 В — корпус — вход 30 шифрато- 
ра — диоды \47, \82, У93 — элементы схемы генераторов 
ГЗ/, Гб’, Г7’— минус источника 12 В. 


Получив питание, генераторы включатся, и на выходах 
генераторов ГЗ’, Гб’, Г7’ появятся сигналы частотой Гз, Е, Ё7 со- 
ответственно. После того как транзистор \У14 устройства задержки 
откроется, выходные реле КЗ’, Кб’, К7’ генераторов сработают, 
замкнутся их контакты и подключат выход каждого из генерато- 
ров к входу усилителя квитанций. Усилитель квитанций АУС-И 
является общим как для сигналов квитанций состояния, так и 
для сигналов контроля. Учитывая это, схема обходного устройства 
построена так, что на время обхода питание, подаваемое на гене- 
раторы сигналов контроля (НОРМА/АВАРИЯ и КВИТАНЦИЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ), а также цепи, управляющие работой этих ге- 
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нераторов, автоматически отключаются в результате срабатыва- 
ния реле К15 и К55 на панели перехода. Сигналы квитанций со- 
стояния, усиленные усилителем квитанций, попадают через сред- 
нюю точку трансформатора ТЗ на его первичную обмотку, а затем 
через элементы схемы АУС-И, не показанные на рис. 5.1,—на ли- 
нию ТУ-ТС. Следует отметить, что сигналы квитанций, поступив- 
шие на первичную обмотку трансформатора ТЗ, не окажут влияния 
на работу устройства дешифрации команд управления, подключен- 
ного к вторичной обмотке этого трансформатора. Объясняется это 
тем, что сигналы квитанций состояния поступают на первичную об- 
мотку трансформатора ТЗ через среднюю точку. Поэтому токи в 
первичных полуобмотках трансформатора ТЗ будут протекать в про- 
тивоположных направлениях и соответственно создаваемые ими в 
этих полуобмотках магнитные потоки будут взаимно компенсиро- 
вать друг друга. Сигналы квитанций состояния, поступившие по 
линии ТУ-ТС на ЦСПВ, окажутся подключенными через элементы 
схемы АКУ (условно обозначенные на рис. 5.1 штриховой лини- 
ей) к контактам 1, 4 реле КЗ, установленного в блоке входной 
коммутации АКУ. Реле КЗ, как об этом говорилось в 4.2, сраба- 
тывает кратковременно, только на время передачи команд уп- 
равления с ЦСПВ на ОУС. Поэтому к моменту прихода на ЦСПВ 
сигналов квитанций состояния реле КЗ находится в исходном со- 
стоянии и соответственно его контакты 1, 4 и 3, 6 замкнуты. 


Контакты 3, 6 реле КЗ постоянно соединены с контактами 7, 
10 реле К2, установленного в блоке фильтра состояния и квитан- 
ций АКУ. Дальнейшая коммутация сигналов, поступивших по ли- 
нии ТУ-ТС с ОУС на ЦСПВ, определится тем, в каком состоянии 
будет находиться реле К2. Из предыдущего (см. 4.5) известно, 
что при посылке с ЦСПВ на ОУС команды 36 (ОПРОС СО- 
СТОЯНИЯ) реле К2 в блоке фильтра состояния и квитанций 
АКУ этой ОУС срабатывает, получив питание на свою обмотку 
по цепи 4.36, а затем блокируется по цепи 4.37. Поэтому сигналы 
квитанции состояния, поступившие с ОУС на ЦСПВ по линии 
ТУ-ТС, подключаются по цепи 4.38 к входу усилителя квитанций, 
который является начальным звеном устройства дешифрации. С 
выхода усилителя квитанций, размещенного в ППУ, сигналы по- 
ступят на входы фильтров Ф1!”—Ф7’, каждый из которых настроен 
в резонанс на частоту сигнала соответствующего ему генератора 
Г1” — Г7’в АУС-И. Так, фильтры ФГ, Ф2’, ФЗ’, настроены на 
частоту сигналов генераторов ГП”, Г2’, ГЗ’ соответственно. Схема 
фильтров Ф1”—Ф7” аналогична схеме фильтров Ф|1—Ф8 в АУС-И 
(см. рис. 4.4) и отличается от них лишь параметрами, определяю- 
щими резонансную частоту этих фильтров. Включение каждого из 
фильтров Ф!’-—Ф7” (см. рис. 5.1), а значит, и срабатывание каж- 
дого из его выходных реле К!” зависят от того, какая в этот мо- 
мент поступила квитанция состояния с данной ОУС. Так, при 
поступлении квитанции состояния |, зашифрованной частотным 
кодом Г, Го, Ёз, включатся фильтры ФГ’, Ф2’, ФЗ’, а при по- 
ступлении квитанции состояния 30, зашифрованной частотным 
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и 
кодом Г’з, Ёь, Г’ — фильтры ФЗ’, Фб’, Ф7’. Выходные реле К!” 
фильтров Ф1’— Ф7’ имеют по паре замыкающихся контактов 1, 
2, которые при срабатывании реле подключают плюс источника 
12 В (корпус) к обмотке соответствующего этому фильтру вход- 
ного реле дешифратора квитанций состояния. Одновременно 
плюс источника 12 В (корпус) подключается к индивидуальной 
сигнальной лампочке Н]1’ данного фильтра, а также к устройст- 
ву защиты дешифратора квитанций, схема которого аналогична 
схеме защиты дешифратора команд АУС-И и на рис. 5.1 не по- 
казана. 

Дешифратор квитанций ПЦУ, так же как и дешифратор ко- 
манд АУС-И, представляет собой релейную матрицу, имеющую 7 
входов (входных реле) и 30 выходов (выходных реле). Срабаты- 
вание входных реле дешифратора определяется тем, в каких 
фильтрах при поступлении квитанций состояния сработали реле 
КГ’, а выходных реле — в каком сочетании при поступлении кви- 
танций состояния сработали три входных реле дешифратора. Так, 
при поступлении квитанции состояния |, зашифрованной частот- 
ным кодом |’, 12’, {3',, включатся фильтры ФГ, Ф?’, ФЗ’, а в де- 
шифраторе квитанций сработают входные реле КЗ2, КЗЗ, КЗ4 и 
выходное реле К1!. При срабатывании выходного реле К1 дешиф- 
ратора замкнутся контакты 3, 4 и подключат через резистор К69 
плюс источника 24 В (корпус) к управляющему электроду тирис- 
тора \259. Тиристор \259 при этом откроется, и в его анодной 
цепи потечет ток: 


5.8. Плюс источника 24 В ПЦУ — корпус — анод, катод 
тиристора \У259 — лампочка Н151 — замкнутые контакты 1, 
2 кнопки ГАШЕНИЕ ТАБЛО — минус источника 24 В. 


Получив питание, лампочка Н151 на табло ПЦУ засветится и 
проинформирует персонал ЦСПВ о том, что квитанция состояния 
| с данной ОУС поступила и на момент опроса усилитель | на 
этой ОУС включен. 

При поступлении квитанции состояния 30, зашифрованной час- 
тотным кодом Гз, Гз, Г7, включатся фильтры ФЗ’, Фб’, Ф7’, в 
дешифраторе квитанций сработают входные реле КЗ4, КЗ7, КЗ8 и 
выходное реле КЗО. При срабатывании выходного реле КЗО де- 
шифратора замкнутся его. контакты 3, 4 и подключат через резис- 
тор К98 плюс источника 24 В (корпус) к управляющему электро- 
ду тиристора \288. Тиристор \288 откроется, в результате, по- 
лучив питание, засветится лампочка Н180 и проинформирует де- 
журный персонал ЦСПВ о том, что квитанция состояния 30 с 
данной ОУС поступила и на момент опроса входная дверь этой 
ОУС открыта. 

Следует отметить, что лампочки Н151—Н180, установленные 
на сигнальном табло ПЦУ, которые начинают светиться при опро- 
се по мере поступления квитанций состояния, продолжают све- 
титься и после того, как обход на ОУС завершится. Объясняется 
это свойством тиристоров, которые, открывшись первоначально за 
счет получения открывающего потенциала на свой управляющий 
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электрод, остаются затем открытыми до тех пор, пока анодная 
цепь тиристоров не будет разомкнута. Поэтому лампочки Н151— 
Н180, каждая из которых включена в анодную цепь закрепленно- 
го за ней тиристора, ‘будут светиться и после того, как поступле- 
ние квитанций состояния с ОУС на ЦСИВ прекратится. Чтобы 
«погасить» эти лампочки, необходимо кратковременно нажать 
кнопку ГАШЕНИЕ ТАБЛО, при этом ее контакты 1, 2 разомкнут 
общую цепь питания тиристоров \259—\288. 


5.2. ТРАКТ ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛОВ КОНТРОЛЯ 


Для передачи с ОУС на ЦСПВ сигналов контроля слу- 
жат два генератора: НОРМА/АВАРИЯ и КВИТАНЦИЯ ВЫ- 
ПОЛНЕНИЯ, смонтированные в блоке контроля состояния и кви- 
танций АУС-И (см. рис. 5.1). Схема названных генераторов прин- 
ципиально не отличается от схемы генераторов команд ЦПУ (см. 
рис. 4.2). В ней лишь отсутствуют выходные реле К], а делители 
выходного напряжения генераторов имеют большее число резис- 
торов, чем в генераторах команд ПЦУ. Генераторы НОРМА/АВА- 
РИЯ и КВИТАНЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ (см. рис. 5.1) получают 
питание от источника 12 В АУС-И. Минус источника 12 В под- 
ключен к элементам схемы генераторов постоянно через контак- 
ты 6, 4 реле К15 на панели перехода, замкнутые, пока это реле 
не сработает, а плюс источника 12 В поступает в схему каждого 
из генераторов по своей индивидуальной схеме. Так, шина +12 В 
генератора КВИТАНЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ соединена через 
замкнутые контакты 3, | находящегося в исходном состоянии ре- 
ле К55 на панели перехода с общей шиной КВИТАНЦИЯ ВЫ- 
ПОЛНЕНИЯ данной ОУС. Поэтому генератор КВИТАНЦИЯ бу- 
дет включаться только в те короткие промежутки времени, когда 
после исполнения каждой из команд с 1-й по 35-ю к общей шине 
КВИТАНЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ будет кратковременно подклю- 
чаться плюс источника 12 В (корпус). О том, как будут осущест- 
вляться эти подключения, подробно будет сказано в гл. 7 и 8. 

_ Особо следует остановиться на схеме подключения плюса ис- 
точника 12 В (корпуса) к элементам схемы генератора НОРМА/ 
АВАРИЯ. В этом генераторе (рис. 5.2) имеются две шины - 12 В. 
Из них основная шина +12 В (1), к которой подключены об- 
кладка а конденсатора С? и выводы 3, 7 трансформатора Т2, 
соединена с корпусом постоянно. Шина же +12 В (П) соединя- 
ется с корпусом только при поступлении сигнала аварии, когда в 
блоке контроля состояния и квитанций срабатывает реле аварии 
К1. При срабатывании реле К! замкнутся его контакты 3, 4 и 
подключат конденсатор СЗ параллельно контуру данного генера- 
тора, образуемому конденсатором С2 и обмоткой Г трансформато- 
ра Т2. Соответственно частота сигнала на выходе генератора 
НОРМА/АВАРИЯ при этом уменьшится. Пока конденсатор СЗ не 
подключен к контуру, частота сигнала генератора НОРМА/АВА- 
РИЯ равна 1300 Гц, а при подключении конденсатора СЗ 1050 Гц. 
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ЗЕЯ чения питания на АУС-И, а 


сигнал частотой 1050 Гц — 
только при поступлении сиг- 
нала аварии. Выходы гене- 
раторов НОРМА/АВАРИЯ и 
КВИТАНЦИЯ ВЫПОЛНЕ- 
НИЯ (см. рис. 5.1) соедине- 
ны Параллельно и пПодклю- 
чены к входу. общего уси- 
лителя квитанций АУС-И. Та- 
ким образом, если в процессе эксплуатации на данную ОУС не 
будет послана команда 36 (ОПРОС СОСТОЯНИЯ) и соответ- 
ственно реле К15 и К55 на панели перехода будут находиться в 
исходном состоянии, то на вход усилителя квитанций будут по- 
даваться следующие сигналы контроля: при нормальной работе 
ОУС — сигнал частотой 1300 Гц (НОРМА), при аварии — сигнал 
частотой 1050 Гц (АВАРИЯ) и наконец, в моменты выдачи кви- 
танций выполнения дополнительно к сигналу НОРМА или АВА- 
рия — сигнал частотой 1020 Гц (КВИТАНЦИЯ ВЫПОЛНЕ- 
НИЯ). Дальнейший тракт прохождения сигналов контроля с ОУС 
на ЦСПВ будет таким же, как и у сигналов квитанций состоя- 
ния, с той лишь разницей, что сигналы контроля на ЦСПВ по- 
ступят не на вход усилителя квитанций ПЦУ, а на вход усилите- 
ля сигналов контроля, размещенного в блоке фильтра состояния 
и квитанций АКУ. Действительно, тракт сигналов контроля, по- 
ступивших с ОУС на ЦСПВ, и вход усилителя сигналов контроля 
АКУ, оказываются скоммутированными через замкнутые контак- 
ты 1, 4 из, 6 находящегося в исходном состоянии; реле КЗ в бло- 
ке входной коммутации и замкнутые контакты 7, 10 и 9, 12 на- 
ходящегося в исходном состоянии реле К2 в блоке фильтра со- 
стояния и квитанции АКУ. Это реле срабатывает, как отмечалось 
выше, только при посылке с ЦСПВ на ОУС команды 36 (ОП- 
РОС СОСТОЯНИЯ). Сигналы контроля после усиления поступа- 
ют на входы фильтров НОРМА, КВИТАНЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
и АВАРИЯ, настроенных на частоты 1300, 1020 и 1050 Гц соот- 
ветственно. Все названные фильтры работают по той же схеме, 
что и фильтры Ф|1 — ФЗ в АУС-И (см. рис. 4.4). Очевидно, что 
при нормальной работе ОУС, когда по линии ТУ-ТС на ЦСПВ по- 
ступает сигнал частотой 1300 Гц, в блоке фильтра состояния и кви- 
танций включится фильтр НОРМА (см. рис. 5.1). Как следствие, 
сработает выходное реле К] этого фильтра, замкнутся его контак- 
ты |, 2 и включат питание (24 В) лампочки НОРМА данной 
ОУС, смонтированной на табло ПЦУ. Очевидно, что если в про- 


цессе эксплуатации с ОУС на ЦСПВ будут поступать квитанции 
выполнения команд с 1-й по 35-ю, то в блоке фильтра состояния 
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Рис. 5.2. Схема генератора 
НОРМА/АВАРИЯ 


и квитанций АКУ в это время соответственно включится фильтр 
КВИТАНЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ, настроенный на частоту 1020 Гц, 
а на табло ПЦУ засветится лампочка КВИТАНЦИЯ ВЫПОЛ- 
НЕНИЯ данной ОУС. Теперь допустим, что с одного из комп- 
лектов аппаратуры ОУС, охваченном аварийной сигнализацией, 
поступил сигнал аварии. При этом кратковременно на общую 
шину АВАРИЯ данной ОУС подключится плюс источника 12 В 
(корпус) !. Тогда получит питание обмотка реле аварии К] в бло- 
ке контроля состояния и квитанций АУС-И по цепи: 

5.4. Плюс источника 12 В — корпус — общая шина АВА- 
РИЯ — замкнутые контакты 4, 6 реле К55 — обмотка реле 
К]! с параллельно подключенной к ней лампочкой АВА- 
РИЯ — замкнутые контакты 6, 4 реле К15 — минус источни- 
ка 12 В. 

Реле аварии К], получив питание, срабатывает и блокируется 
по цепи: 

9.5. Плюс источника 12 В — корпус — замкнутые кон- 
такты 4, 6 реле К14 на панели перехода — контакты 1, 2 ре- 
ле аварии К! — обмотка реле К| — контакты 6, 4 реле 
К15 — минус источника 12 В. 

Одновременно при срабатывании реле аварии К! замкнутся 
его контакты 4, 3 и подключат плюс источника 12 В (корпус) к 
шине +12 В (11) генератора НОРМА/АВАРИЯ, благодаря чему 
частота сигнала этого генератора станет равной 1050 Гц. Как 
следствие, на ЦСПВ в блоке фильтра состояния и квитанций 
данной ОУС фильтр НОРМА выключится, а фильтр АВАРИЯ 
включится. Соответственно лампочка НОРМА данной ОУС на 
табло ПЦУ погаснет, а лампочка АВАРИЯ, которая получит пи- 
тание (24 В) через замкнувшиеся контакты 1, 2 реле К! фильт- 
ра АВАРИЯ, начнет светиться. Сигнал аварии с данной ОУС бу- 
дет поступать на ЦСПВ до тех пор, пока реле аварии К] в блоке 
фильтра состояния и квитанций АУС-И не будет разблокировано. 
Для этого необходимо послать с ЦСПВ на данную ОУС коман- 
ду 45. По этой команде на ОУС в дешифраторе команд АУС-И 
сработают входные реле К47, К52, К54, обмотки которых получат 
питание по цепи 4.2] (см. рис. 4.1), замкнутся контакты этих реле 
и включат по цепи 4.22 питание на обмотку выходного реле К45 
дешифратора. Как следствие, реле К45 сработает, замкнутся его 
контакты 3, 4 (см. рис. 5.1) и создадут цепь питания обмотки ре- 
ле К!4 на панели перехода, включенной последовательно с кон- 
денсатором ©С3З8: 

5.6. Плюс источника 12 В — корпус — конденсатор С38 — 
обмотка реле К14 — контакты 3, 4 выходного реле дешифра- 
тора К45 — минус источника 12 В. 

Реле К!4, через обмотку которого потечет зарядный ток кон- 
денсатора С38, сработает, разомкнутся его контакты 4, 6 и раз- 


ГО формировании сигналов аварии в комплектах аппаратуры ОУС, охва- 
ченной аварийной сигнализацией, и кратковременном подключении плюса источ- 
ника 12 В (корпуса) к общей шине АВАРИЯ данной ОУС см. в гл. 7. 
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блокируют реле аварии К], в результате поступление сигнала 
аварии на ЦСПВ прекратится. Соответственно лампочка АВА- 
РИЯ на табло ПЦУ погаснет, а лампочка НОРМА снова начнет 
светиться. 

Реле К14 на панели перехода срабатывает кратковременно, 
‚ так как ток через его обмотку протекает только до тех пор, пока 
не зарядится конденсатор С38. После того как поступление ко- 
манды 45 с ЦСПВ прекратится и выходное реле дешифратора 
К45 вернется в исходное положение, конденсатор С38 разрядится 
через резистор КЗ8. 

Рассматривая схему подачи сигнала аварии с ОУС на ЦСПВ, 
необходимо обратить внимание на следующую особенность под- 
ключения цепей аварийной сигнализации к контактам датчиков 
ЗАДЫМЛЕНИЕ и ЗАТОПЛЕНИЕ, а также к контактам ВХОД- 
НАЯ ДВЕРЬ ОУС. Дело в том, что эти контакты подключены че- 
рез развязывающие диоды \5, \6, \У7 не к общей шине АВАРИЯ 
данной ОУС, а непосредственно к обмотке реле аварии К1. По- 
этому «снять» с ЦСПВ такой сигнал аварии посылкой команды 
45 нельзя. При получении на ЦСПВ сигнала аварии, который не- 
возможно «снять» посылкой команды 45, поступают так. Посыла- 
ют на ОУС команду ОПРОС СОСТОЯНИЯ и узнают, какая из 
трех последних квитанций поступила на ЦСПВ. По команде ОП- 
РОС СОСТОЯНИЯ на ОУС сработает реле К15, контакты 4, 6 
которого отключат питание от обмотки реле аварии К], благо- 
даря чему поступление сигнала аварии на ЦСПВ прекратится. 

Затем, если с данной ОУС не позвонит обслуживающий персо- 
нал и не сообщит о своем приходе, то дежурный ЦСПВ должен 
немедленно направить на эту ОУС соответствующий персонал для 
принятия необходимых мер по выяснению и ликвидации возник- 
шей аварийной ситуации. 


Глава 6 


ОБХОДНОЕ УСТРОЙСТВО 
И УСТРОЙСТВО ЗАДЕРЖКИ 


6.1. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 
ОБХОДНОГО УСТРОЙСТВА 


Обходное устройство АУС-И предназначено для после- 
довательного обхода всех дистанционно управляемых объектов 
ОУС при поступлении с ЦСПВ команды 36 (ОПРОС СОСТОЯ- 
НИЯ) с последующим формированием в шифраторе квитанций, 
информирующих о состоянии контролируемых объектов ОУС на 
момент опроса. Устройство включает в себя (рис. 6.1): 

реле К1, К2, К20 и К2| оперативной коммутации, управляю- 
щие работой схемы обходного устройства, размещенные непо- 
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средственно на панели обходного устройства и шифратора кви- 
танций; 

реле К15, К16 и К55 оперативной коммутации, управляющие 
работой схемы обходного устройства, размещенные на панели пе- 
рехода; | 

пересчетную схему, состоящую из триггерных ячеек Д1 — Д18 
и исполнительных реле КЗ — К19; 

мультивибратор, собранный на транзисторах \У1 — УЗ типа 
1142, задающий частоту обхода пересчетной схемы. 


Каждая триггерная ячейка содержит два транзистора \У2 и УЗ 
и может находиться в состоянии ВЫКЛЮЧЕНО или ВКЛЮЧЕ- 
НО. При состоянии ВЫКЛЮЧЕНО транзистор \У2 открыт, а УЗ 
закрыт, при состоянии ВКЛЮЧЕНО транзистор У2 закрыт, а УЗ 
открыт. В исходном положении схемы! питание на мультивибра- 
тор не поступает, все триггерные ячейки пересчетной схемы нахо- 
дятся в состоянии ВЫКЛЮЧЕНО, конденсаторы С1 в названных 
ячейках заряжены, а исполнительные реле этих ячеек, так же, 
как и все оперативные реле обходного устройства, находятся в 
исходном состоянии. После исполнения на ОУС команды 36 (ОП- 
РОС СОСТОЯНИЯ) и последующего срабатывания соответству- 
ющих оперативных реле обходного устройства питание на муль- 
тивибратор включается и триггерные ячейки начинают поочередно 
переходить из состояния ВЫКЛЮЧЕНО в состояние ВКЛЮЧЕ- 
НО. Каждое переключение осуществляется после прекращения 
посылки импульса с мультивибратора в пересчетную схему. Прин- 
цип действия мультивибратора будет подробно рассмотрен в 6.3. 
Сейчас же запомним, что на время поступления импульса от 
мультивибратора транзистор УЗ, включенный в его схему, откры- 
вается, а после прекращения посылки импульса — закрывается. 
Первой после исполнения команды 36 в пересчетной схеме пере- 
ходит из состояния ВЫКЛЮЧЕНО в состояние ВКЛЮЧЕНО 
ячейка Д1, которая так же, как и ячейки Д17, Д18, выполняет 
вспомогательные функции. После завершения первого цикла по- 
очередного перехода триггерных ячеек Д1— Д18 из состояния 
ВЫКЛЮЧЕНО в состояние ВКЛЮЧЕНО начнется второй цикл 
перехода этих ячеек из сдного состояния в другое. Когда при ис- 
полнении второго цикла обхода в состояние ВКЛЮЧЕНО перей- 
дет предпоследняя по счету триггерная ячейка Д17 и сработает ее 
исполнительное реле К18, обход автоматически прекратится. 


Рассмотрим прохождение тока в цепях схемы обходного уст- 
ройства и работу этой схемы более подробно. В исходном поло- 
жении схемы конденсаторы С1 всех триггерных ячеек пересчет- 
ной схемы заряжены, а сами ячейки находятся в состоянии ВЫ- 
КЛЮЧЕНО. Убедимся в этом. 


1! Под исходным положением условимся считать такое положение схемы 
обходного устройства, при котором напряжение сети 220 В на АУС-И включе- 
но, но команда 36 (ОПРОС СОСТОЯНИЯ) с ЦСПВ на ОУС еще не посту- 
пила. | 
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Рис. 6.1. Схема обходного устройства и мультивибратора 


При включении напряжения питания сети на АУС-И каждый 


из конденсаторов С] триггерных ячеек начнет 


цепи: 


заряжаться по 


6.1. Плюс источника 6 В (П) — корпус — резистор В6б, 
включенный в эмиттерную цепь закрытого транзистора УЗ 
мультивибратора — конденсатор С] и резистор В! данной 
триггерной ячейки — сопротивление коллекторной нагрузки 
транзистора УЗ предыдущей ячейки — минус источника 6 В 
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Коллекторной нагрузкой транзистора УЗ ячейки Д1 является 
резистор К7, а в остальных ячейках (Д2 — Д18) — обмотки ис- 
полнительных реле КЗ—К19. Очевидно, что цепь зарядного тока 
конденсатора С1 ячейки Д] будет замыкаться через обмотку ис- 
полнительного реле К19 ячейки Д18, которая для ячейки Д1 яв- 
ляется предыдущей, поскольку обход совершается по кольцевой 
системе; для ячейки Д2 цепь будет замыкаться через резистор К7, 
ячейки ДЗ — через обмотку реле КЗ, и т. д. В соответствии с на- 
правлением зарядного тока напряжение на конденсаторах С] в 
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исходном положении схемы будет иметь полярность плюс на об- 
кладках б и минус — на обкладках а. 


Поясним теперь, почему в исходном положении схемы тран- 
зисторы \У2 всех триггерных ячеек будут открыты, а транзисторы 
У3 — закрыты. Дело в том, что к базам транзисторов \У2 относи- 
тельно их эмиттеров в исходном положении схемы будут прило- 
жены три напряжения источников питания: 


6 В (П) через резистор К2 и сопротивление коллекторной на- 


грузки данной триггерной ячейки со знаком минус относительно 
эмиттера; 


6 В (Г) через замкнутые контакты 10, 12 находящегося в ис- 
ходном состоянии реле К] обходного устройства и резистор ВЗ 
данной триггерной ячейки со знаком плюс относительно эмитте- 
ра; | 

2,1 В через корпус, источник 6 В (Т), контакты 10, 12 нахо- 
дящегося в исходном состоянии реле К] и резистор ВЗ данной 
ячейки со знаком минус относительно эмиттера. 


Очевидно, что напряжения источников 6 В (Г) ибВ (П), 
приложенные к базам транзисторов \У2 «встречно», будут ком- 
пенсировать друг друга, поэтому в исходном положении схемы к 
базам транзисторов \У2 окажется приложенным напряжение толь- 
ко одного источника 2,1 В со знаком минус относительно эмитте- 
ров. В результате транзисторы \У2 будут открыты. Состояние этих 
транзисторов определит и состояние транзисторов УЗ. В самом де- 
ле, когда транзистор У2 какой-либо триггерной ячейки открыт, то 
через переход эмиттер-коллектор этого транзистора к базе тран- 
зистора УЗ этой же ячейки окажется приложенным плюс источ- 
ника 2,| В относительно его эмиттера. Поэтому транзистор УЗ в 
исходном положении схемы будет закрыт. Теперь представим се- 
бе, что с ЦСПВ на данную ОУС поступила команда 36 (ОПРОС 
СОСТОЯНИЯ), которая зашифрована частотным кодом Ё&, ВЫ, в. 
При поступлении на ОУС такой команды в дешифраторе команд 
АУС-И в соответствии с частотным кодом посланной команды 
сработают входные реле К47, К53, К54, их контакты замкнутся и 
создадут цепь питания обмотки выходного реле дешифратора 
К46. Выходное реле дешифратора К46, через обмотку которого 
потечет ток, сработает, его контакты 3, 4 замкнутся и создадут 
цепь питания обмотки реле обходного устройства К], которое при 
этом также сработает. 


При срабатывании реле К] его контакты 10, 12 разомкнутся и 
отключат от резисторов КЗ, а значит, и от баз транзисторов \У2 
всех триггерных ячеек плюс источников 6 В (Т) и 2,1 В. В резуль- 
тате на данном этапе включения базы транзисторов У? будут по- 
лучать относительно своих эмиттеров только отрицательный по- 
тенциал от источника 6 В (П) и, следовательно, состояние триг- 
герных ячеек пересчетной схемы при этом не изменится. Одновре- 
менно при срабатывании реле К]! его контакты 10, 11| замкнутся 
`и создадут цепь заряда конденсатора СЗ, а контакты 7, 9 разомк- 
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нутся и отключат обкладку а этого конденсатора от обмотки реле 
К2. 
Цепь заряда конденсатора СЗ: | 
6.2. Плюс источника 6 В (Г) — контакты 10, 11 реле К1— 
резистор К5 — конденсатор СЗ — корпус — минус источника 
6В (1. 

В соответствии с направлением зарядного тока напряжение на 
конденсаторе СЗ будет иметь полярность плюс на обкладке а и 
минус на обкладке б. После того как поступление на ОУС коман- 
ды 36 прекратится и выходное реле К46 дешифратора, а значит, 
и реле К! обходного устройства вернутся в исходное положение, 
его контакты: 

_10, 11 разомкнутся и отключат плюс источника 6 В (Г) от 0б- 
кладки а конденсатора СЗ; 

10, 12 замкнутся и через резисторы КЗ вновь подключат плюс 
источника 6 В (Т) к базам транзисторов У2 всех триггерных яче- 
ек пересчетной схемы; 

7, 9 замкнутся и создадут цепь разряда конденсатора СЗ. 

Цепь разряда конденсатора СЗ: 

6.3. Плюс источника (обкладка а конденсатора С3) — 
замкнутые контакты, 7, 9 реле К1 — обмотка реле К2 — кор- 
пус — минус источника (обкладка б конденсатора СЗ). 


Реле К2, через обмотку которого потечет разрядный ток кон- 
денсатора СЗ, сработает и останется в этом состоянии до тех пор, 
пока конденсатор СЗ не разрядится. При срабатывании реле К2 
его контакты 1, | подключат напряжение питания обмотки реле 
К15 на панели перехода, а контакты 3, 3 — напряжение питания 
обмотки реле К20 обходного устройства. 

Реле К15 и К20, сработавшие первоначально за счет замыка- 
ния контактов 1, | и 3, 3 реле К2, затем блокируются и остаются 
в этом состоянии и после того, как реле К2 вернется в исходное 
состояние. 


Цепь питания обмотки реле К15 на панели перехода после 
самоблокировки: 


6.4. Плюс источника, 12 В — корпус—обмотка реле К15— 
замкнутые контакты 1, 2 реле К15 — замкнутые контакты 1, 
3 реле К16 — минус источника 12 В. 
Цепь питания обмотки реле К20 обходного устройства после 
самоблокировки: 


6.5. Плюс источника 12 В — корпус—обмотка реле К20— 
контакты 10, 11 реле К20 — замкнутые контакты 12, 10 реле 


К21| — контакты 11, 10 реле К15 на панели перехода — ми- 
нус источника 12 В. 


При срабатывании реле К20 его контакты 7, 9 разомкнутся и — 
отключат плюс источника 12 В (корпус) от контактов контроли- — 
руемых объектов с 16-го по 30-й. В результате во время первого. — 
цикла обхода, когда будут исполняться такты обхода с. 1-го по. — 
15-й, квитанции состояния с 16-й по 30-ю в шифраторе формиро- = 
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ваться не будут. При срабатывании реле К15 на панели перехода 
дополнительно к сказанному его контакты: 

4, 5 замкнутся и подключат минус источника 12 В к элементам 
схемы мультивибратора; 

4, 6 разомкнутся и отключат минус источника 19 В от элемен- 
тов схемы генераторов НОРМА/АВАРИЯ и КВИТАНЦИЯ ВЫ- 
ПОЛНЕНИЯ; 

7, 8 замкнутся и включат, питание обмотки реле К55 на пане- 
ли перехода, которое при этом сработает. 

При срабатывании реле К55 его контакты 6, 4 разомкнутся и 
отключат обмотку реле аварии от общей шины АВАРИЯ данной 
ОУС, а контакты 3, | разомкнутся и отключат шину +12 В гене- 
ратора КВИТАНЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ от общей шины КВИ- 
ТАНЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ данной ОУС. 

Вернемся к рассмотрению функций, выполняемых контактами 
реле К2 обходного устройства. При срабатывании реле К2 его 
контакты 2, 2 (о назначении которых еще не было сказано) под- 
ключат на короткое время плюс источника 12 В (корпус) через 
резистор К2 ячейки Д|! к базе транзистора У2 этой же ячейки. 
Как следствие, транзистор \У2 ячейки Д|1 закроется. Но как толь- 
ко закроется транзистор У2 ячейки Д1, база транзистора УЗ этой 
же ячейки перестанет получать через переход эмиттер — коллек- 
тор закрытого транзистора У2 плюс источника 2,1 В относитель- 
но своего эмиттера. Поэтому в базовой цепи транзистора УЗ ячей- 
ки Д|! потечет ток: 

6.6. Плюс источника 6 В (П) — корпус — эмиттер, база 
транзистора УЗ ячейки Д1 — резистор №4 — обмотка реле 
КЗ, включенная в коллекторную цепь транзистора УЗ ячей- 
ки Д2 — минус источника 6 В (ПП). 

Следует сразу же отметить, что реле КЗ, через обмотку кото- 
рого потечет базовый ток транзистора УЗ ячейки Д1, при этом не 
сработает, так как базовый ток указанного транзистора мал. Как 
мы увидим из дальнейшего рассмотрения схемы, реле КЗ срабо- 
тает только тогда, когда ток появится в коллекторной цепи тран- 
зистора УЗ ячейки Д2. При срабатывании реле К2 обходного уст- 
ройства его контакты 2, 2 замкнутся и подключат плюс, источника 
12 В (корпус) к коллектору УЗ ячейки ДТ, и потому этот транзис- 
тор, несмотря на наличие тока в его базовой цепи, на данном 
этапе работы схемы останется закрытым. В момент срабатывания 
реле К2 начнет разряжаться конденсатор С1 ячейки Д2 по цепи: 


6.7. Плюс источника (обкладка б конденсатора С1 ячей- 
ки Д2) — резистор Юб, включенный в эмиттерную цепь тран- 
зистора УЗ мультивибратора — корпус — контакты 2, 2 ре- 
ле К? — резистор Ю1ячейки Д2 — минус источника (обкладка 
а конденсатора С1 ячейки Д2). 


После того как реле К2 вернется в исходное состояние и соот- 
ветственно его контакты 2, 2 разомкнутся и отключат плюс ис- 
точника 12 В (корпус) от коллектора транзистора УЗ ячейки Д1, 
транзистор откроется и в его коллекторной цепи потечет ток: 


122 


6.8. Плюс источника 6 В (П) — корпус — эмиттер, кол- 
лектор транзистора УЗ ячейки Д|1 — резистор В7 — минус 
источника 6 В (1). 

Но при размыкании контактов 2, 2 реле К2 плюс источника 
12 В (корпус) отключится и от базы транзистора \У2 ячейки Д1. 
Однако данный транзистор останется закрытым, теперь уже в 
результате того, что переход эмиттер — база этого транзистора 
окажется зашунтированным переходом эмиттер — коллектор от- 
крывшегося транзистора \У3З ячейки Д1. Таким образом, после 
того как контакты 2,2 реле К2 разомкнутся, ячейка Д|! перейдет 
из состояния ВЫКЛЮЧЕНО в состояние ВКЛЮЧЕНО. Очевид- 
но, что при этом состоянии ячейки Д| для конденсатора С1 по- 
следующей ячейки Д2 будет создана цепь дальнейшего разряда 
уже через переход эмиттер — коллектор открывшегося транзисто- 
ра УЗ ячейки Д1: 

6.9. Плюс источника (обкладка б конденсатора С1 ячей- 
ки Д2) — резистор Юб мультивибратора — корпус — эмит- 
тер, коллектор транзистора УЗ ячейки Д1— резистор В 
ячейки Д2 — минус источника (обкладка а конденсатора С1 
ячейки Д2). 

Разрядившись, конденсатор С1 при поступлении импульса с 
мультивибратора (когда выходной транзистор УЗ мультивибра- 
тора откроется) перезарядится по цепи: 

6.10. Плюс источника 12 В — корпус — эмиттер, коллек- 
тор открытого транзистора УЗ ячейки Д1 — резистор К! и 
конденсатор С1 ячейки Д2 — эмиттер, коллектор открытого 
транзистора УЗ мультивибратора — резистор К5 — контакты 
о, 4 реле К15 на панели перехода — минус источника 12 В. 

В соответствии с направлением зарядного тока напряжение на 
конденсаторе С] ячейки Д2 после того, как конденсатор перезаря- 
дится, теперь уже будет иметь противоположную полярность: 
плюс на обкладке а и минус на обкладке 6. Когда поступление 
импульса с мультивибратора прекратится и транзистор УЗ муль- 


тивибратора закроется, конденсатор С] ячейки Д2 начнет разря- 
жаться по цепи: 


6.11. Плюс источника (обкладка а конденсатора С1 ячей- 
ки Д2) — диод У| и резистор КЗ ячейки Д2 — контакты 12, 
10 реле К1 — источник 6 В (Г) — корпус — резистор Кб 
мультивибратора — минус источника (обкладка б конденса- 
тора С1 ячейки Д2). 

Разрядный ток конденсатора С1 ячейки Д2, протекая по резис- 
тору КЗ этой же ячейки, создает на нем падение напряжения. Это 
напряжение подается плюсом, получаемым в точке а резистора 
ЮЗ, на базу, а минусом, получаемым в точке б резистора ВЗ, че- 
рез контакты 12, 10 находящегося в исходном состоянии реле К1, 
источник 6 В (ТГ), корпус, и источник 2,1 В — на эмиттер тран- 
зистора \У2 ячейки Д2. Как следствие, транзистор У2 ячейки Д2 
закроется. При этом в базовой, а значит, и в коллекторной цепях 
транзистора УЗ ячейки Д2 появится ток и соответственно данный 
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ее откроется. Цепь базового тока транзистора УЗ ячейки 
6.12. Плюс источника 6 В (1) — корпус — эмиттер, база 
транзистора \У3 и резистор В4 ячейки Д2 — обмотка испол- 
нительного реле К4, включенная в коллекторную цепь тран- 
зистора УЗ последующей ячейки ДЗ — минус источника 
6В (11). 
Очевидно, что на данном этапе работы схемы реле К4, через об- 
мотку которого потечет базовый ток транзистора УЗ ячейки Д2, 
ввиду малого значения этого тока не сработает. 
Цепь коллекторного тока транзистора УЗ ячейки Д?2: 


6.13. Плюс источника 6 В (11) — корпус — эмиттер, кол- 
лектор транзистора УЗ ячейки Д2 — обмотка реле КЗ — ми- 
нус источника 6 В (1). 

Реле КЗ, через обмотку которого потечет коллекторный ток 
транзистора УЗ ячейки Д2, сработает и осуществит включения, 
подробно описанные в 5.1. Следует отметить, что при открывании 
транзистора УЗ ячейки ДЗ транзистор \У2 этой же ячейки останет- 
ся закрытым и после того, как по цепи 6.1] разрядится конденса- 
тор С1 данной ячейки. Объясняется это тем, что переход эмит- 
тер — коллектор транзистора \У2 ячейки Д2 окажется зашунтиро- 
ванным переходом эмиттер — база открывшегося транзистора УЗ 
этой же ячейки. Таким образом, на данном этапе работы схемы 
ячейка Д2 будет находиться в состоянии ВКЛЮЧЕНО, а преды- 
дущая ячейка Д], наоборот, начнет переходить из состоя- 
ния ВКЛЮЧЕНО в состояние ВЫКЛЮЧЕНО. Объясняется это 
тем, что переход эмиттер — коллектор открывшегося транзистора 
УЗ ячейки Д2 зашунтирует переход эмиттер — база транзистора 
УЗ ячейки Д1. Как следствие, базовый, а значит, и коллекторный 
ток в этом транзисторе протекать не будут. Соответственно тран- 
зистор УЗ ячейки Д] закроется, а транзистор У2 откроется, так 
как теперь переход эмиттер — база этого транзистора уже не бу- 
дет шунтироваться переходом эмиттер — коллектор закрывшегося 
транзистора УЗ ячейки Д1. Таким образом, при открывании тран- 
зистора УЗ ячейки Д2 предыдущая ячейка Д]1 вернется в исход- 
ное состояние ВЫКЛЮЧЕНО. 

Очевидно, что при закрывании транзистора УЗ ячейки Д] кон- 
денсатор С1 последующей ячейки Д2, ранее разрядившийся по 
цепи 6.11, ‘теперь снова зарядится по цепи 6.1 и соответственно 
напряжение на обкладках этого конденсатора снова будет иметь 
первоначальную полярность: плюс в точке б и минус в точке а. 
Дальнейший процесс работы пересчетной схемы будет происхо- 
дить следующим образом. 

При переходе ячейки Д2 в состояние ВКЛЮЧЕНО конденса- 
тор С1 последующей ячейки ДЗ разрядится через переход эмит- 
тер — коллектор открывшегося транзистора УЗ ячейки Д2 по це- 
пи, аналогичной цепи 6.9. Разрядившись, конденсатор С! ячейки 
ДЗ при поступлении очередного импульса с мультивибратора пе- 
резарядится по цепи, аналогичной цепи 6.10. После того как по- 
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ступление импульса с мультивибратора прекратится, конденсатор 
С1 ячейки ДЗ разрядится по цепи, аналогичной цепи 6.11. Разряд- 
ный ток этого конденсатора создаст на резисторе КЗ ячейки ДЗ 
падение напряжения, которое окажется приложенным плюсом, 
получаемым в точке а резистора ВЗ, к базе, а минусом, получае- 
мым в точке б резистора КЗ, к эмиттеру транзистора \У2 ячейки 
ДЗ. В результате в ячейке ДЗ транзистор \У2 закроется, а УЗ от- 
кроется, иначе говоря, данная ячейка из состояния ВЫКЛЮЧЕ- 
НО перейдет в состояние ВКЛЮЧЕНО. При этом в ячейке ДЗ 
сработает исполнительное реле К4, а в состояние ВЫКЛЮЧЕНО 
перейдет предыдущая ячейка Д2. Одновременно для конденсато- 
ра С! следующей ячейки Д4 (не показанной на рис. 6.1) будет 
подготовлена цепь сначала для разряда, а затем, при поступле- 
нии очередного импульса с мультивибратора, для перезаряда, и 
т. д. Таким образом, процесс поочередного перехода триггерных 
ячеек пересчетной схемы из состояния ВЫКЛЮЧЕНО в состоя- 
ние ВКЛЮЧЕНО будет продолжаться и соответственно при этом 
будут поочередно срабатывать исполнительные реле этих ячеек. 
Время, в течение которого каждая из ячеек будет находиться в 
состоянии ВКЛЮЧЕНО, равно примерно 200 мс. Когда из состоя- 
ния ВЫКЛЮЧЕНО в состояние ВКЛЮЧЕНО перейдет послед- 
няя по счету ячейка Д18, контакты 2, 2 сработавшего при этом ее 
исполнительного реле К19 подключат минус источника 12 В к 0б- 
мотке реле К21. При срабатывании реле К2] его контакты 10, 12 
разблокируют реле К20 (см. цепь 6.5), которое при этом выклю- 
чится. Одновременно реле К2| при своем срабатывании замкнув- 
шимися контактами 10, 11| блокируется по цепи: 


6.14. Плюс источника 12 В — корпус — обмотка реле 
К21 — замкнутые контакты 11, 10 реле К21 — контакты 11, 
10 реле К15 на панели перехода — минус источника 12 В. 


При срабатывании реле К2| его контакты 7, 9 разомкнутся и 
отключат плюс источника 12 В (корпус) от контактов контроли- 
руемых объектов с 1-го по 15-й. В результате во время второго 
цикла обхода, когда будут исполняться такты обхода с 16-го по 
30-й, квитанции состояния с 1-й по 15-ю в шифраторе формиро- 
ваться не будут. Очевидно, что, когда транзистор УЗ ячейки Д18 
откроется, предыдущая ячейка Д17 перейдет в состояние ВЫ- 
КЛЮЧЕНО, а для конденсатора С1 ячейки Д]| будет создана 
сначала цепь разряда, аналогичная цепи 6.9, а затем при по- 
ступлении очередного импульса с мультивибратора цепь переза- 
ряда, аналогичная цепи 6.10. После того как поступление импуль- 
са с мультивибратора прекратится, конденсатор С1 ячейки Д1 
начнет разряжаться по цепи, аналогичной цепи 6.11. В результате в 
ячейке Д] транзистор У2 закроется, а транзистор УЗ откроется и 
соответственно ячейка Д]1 перейдет из состояния ВЫКЛЮЧЕНО 
в состояние ВКЛЮЧЕНО. Таким образом, начнется второй цикл 
обхода, во время которого будут исполняться такты с 16-го по 
30-й. Когда после завершения 30-го такта обхода в состояние 
ВКЛЮЧЕНО перейдет предпоследняя по счету триггерная ячей- 
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ка Д17 и сработает исполнительное реле этой ячейки К18, то кон- 
такты 2, 2 реле К18 включат питание обмотки реле К16 на пане- 
ли перехода по цепи: 

6.15. Плюс источника 12 В — корпус — замкнутые кон- 
такты 2,2 реле К18, — контакты 5, 4 реле К21 — обмотка 
реле К16 на панели перехода — минус источника 12 В. 

При срабатывании реле К16, через обмотку которого потечет 
ток, его контакты [, 3 разблокируют реле К15 (см. цепь 6.4). Ре- 
ле К15 вернется в исходное положение, обход в обходном устрой- 
стве прекратится и сможет возобновиться только после того, как 
с ЦСПВ на данную ОУС поступит повторная команда 36 (ОП- 
РОС СОСТОЯНИЯ). Схема обходного устройства предусматрива- 
ет возможность осуществлять обход не только посылкой команды 
36 с ЦСПВ, но и путем кратковременного нажатия непосредствен- 
но на АУС-И кнопки 51 (ОБХОД), контакты 22, 23 которой дуб- 
лируют контакты 3, 4 выходного реле дешифратора К46. 

Заканчивая описание работы схемы обходного устройства, 
следует обратить внимание на одну ее особенность. Дело в том, 
что в обходном устройстве при обходе постоянно участвуют две 
соседние триггерные ячейки. Из них одна (предыдущая) перехо- 
дит из состояния ВКЛЮЧЕНО в состояние ВЫКЛЮЧЕНО пос- 
ле того, как вторая (следующая) перешла в состояние ВКЛЮ- 
ЧЕНО. Естественно, что транзистор УЗ предыдущей ячейки не ус- 
певает полностью закрыться к тому времени, когда откроется 
транзистор УЗ следующей ячейки. Поэтому на какое-то время в 
сработавшем состоянии окажутся одновременно оба исполнитель- 
ных реле, как предыдущей, так и следующей триггерной ячейки 
пересчетной схемы, и, следовательно, в это время в шифраторе од- 
новременно будут формироваться две квитанции состояния. Что- 
бы не допустить подачу двух соседних квитанций в тракт ТУ-ТС, 
в блоке генераторов введено устройство задержки, которое обес- 
печивает в момент поступления каждой новой квитанции состоя- 
ния автоматическое отключение питания (12 В) от обмоток реле 
К1”—К7’ (см. рис. 5.1), коммутирующих выходы генераторов 
Г1’—Г7’ и вход усилителя квитанций. Время, в течение которого 
обмотки реле К1”—К7’ не будут получать питания, примерно 
100 мс, и его достаточно, чтобы при переходе очередной триггер- 
ной ячейки в состояние ВКЛЮЧЕНО предыдущая ячейка успева- 
ла бы вернуться в состояние ВЫКЛЮЧЕНО. 


6.2. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 
УСТРОЙСТВА ЗАДЕРЖКИ 


Устройство задержки собрано на транзисторах \У9 типа 
КТ203, \У10, УП, У13 типа МПА и У!4 типа 1213. Нагрузкой 
транзистора У14 являются обмотки реле К1” — К7’. Данные реле 
подключают при срабатывании выходы генераторов ГГ—Г7 к 
входу общего усилителя квитанций АУС-И. Рассмотрим, как ра- 
ботает схема устройства задержки (рис. 6.2). При подаче пита- 
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Рис. 6.2. Схема устройства задержки 


ния на АУС-И в устройстве задержки начинает заряжаться кон- 
‘денсатор С8 по цепи: 


6.16. Плюс источника 12 В — корпус — резистор №6, 
включенный в эмиттерную цепь транзистора УЗ мультивибра- 
тора — конденсатор С8 устройства задержки — диод \У8 и 
резистор Кб0 с параллельно подключенным к ним резистором 
К57 — минус источника 12 В. 


В соответствии с направлением зарядного тока напряжение на 
конденсаторе С8 будет иметь полярность плюс на обкладке а и ми- 
нус.на обкладке 6. Зарядный ток, протекая по резистору Кб0, соз- 
дает на нем падение напряжения. Это напряжение приложится 
плюсом, получаемым в точке а резистора В60, к базе, а минусом, 
получаемым в точке б резистора Г 60, через источник питания 12 В, 
корпус и резистор К61 — к эмиттеру транзистора \У10. Таким обра- 
зом, в первоначальный момент включения ‘питания на АУС-И к 
базе транзистора \У10 окажется приложенным два напряжения: 
основное от источника 12 В со знаком минус относительно эмитте- 
ра и дополнительное с резистора К60 со знаком плюс относительно 
эмиттера. Поскольку эти два напряжения включены «встречно», 
то они будут компенсировать друг друга. В результате транзистор 
\10, база которого в этом случае не получит необходимого отри- 
цательного потенциала относительно своего эмиттера, будет за- 
крыт. Транзистор же У11 открывается сразу после включения пи- 
тания на АУС-И, и в его базовой, а значит, и в коллекторной це- 
пях потечет ток. 

Цепь базового тока транзистора \У11: 


6.17. Плюс источника 12 В — корпус — резистор К64 — 
эмиттер, база транзистора \У11 — резистор К6б2 — минус ис- 
точника 12 В. 


Базовый ток транзистора \11 создает на резисторе №62 паде- 
ние напряжения со знаками плюс в точке а и минус в точке б6. 
Это напряжение, как мы увидим из дальнейшего рассмотрения 
схемы, окажется источником заряда конденсатора С9. 

Цепь коллекторного тока транзистора, У11: 
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6.18. Плюс источника 12 В — корпус — резистор №64 — 
эмиттер, коллектор транзистора У11 — резистор К63 — ми-. 
нус источника 12 В. 

Базовый и коллекторный! токи транзистора \У11 создают на ре- 
зисторе К6б4 падение напряжения. Это напряжение подается ми- 
нусом, получаемым в точке б резистора Кб4, на эмиттер, а плю- 
сом, получаемым в точке а резистора К64, через корпус и резис- 
тор К59 — на базу транзистора У9. Но резистор В59 вместе с ре- 
зистором К58 образует делитель напряжения источника 12 В. 

Цепь делителя: 

6.19. Плюс источника 12 В — корпус — резистор В59 — 
резистор К58 — минус источника 12 В. 

Ток, протекающий в цепи делителя, создает на резисторе №59 
падение напряжения. Это напряжение подается минусом, получа- 
емым в точке б резистора КВ59, на базу, а плюсом, получаемым в 
точке а резистора К59, через корпус и резистор Кб4 — на эмит- 
тер транзистора \У9. Таким образом, в то время, когда транзистор 
\11 открыт, к базе транзистора У9 будет приложено два напря- 
жения: напряжение с резистора В59 со знаком минус относитель- 
но эмиттера и напряжение с резистора Ю64 со знаком плюс отно- 
сительно эмиттера. Поскольку эти два напряжения включены 
«встречно», то они будут компенсировать друг друга и соответст- 
венно транзистор \УЭ на данном этапе работы схемы будет за- 
крыт. Будет закрыт на этом этапе работы схемы и транзистор 
\У13. Объясняется это тем, что входная цепь транзистора \У13 ока- 
жется зашунтированной переходом эмиттер — коллектор открыто- 
го транзистора \У11. После того как конденсатор С8 зарядится и 
ток в его зарядной цепи протекать не будет, транзистор У10 от- 
кроется, так как теперь его база не будет получать с резистора 
К60 запирающее напряжение относительно эмиттера. 

Цепь базового тока транзистора \10: 

6.20. Плюс источника 12 В — корпус — резистор Ю6б1 — 
эмиттер, база транзистора У10 — резистор К60 — минус 
источника 12 В. 

Цепь коллекторного тока транзистора У10: 

6.21. Плюс источника 12 В — корпус — резистор К6б1 — 
эмиттер, колектор транзистора \У10 — минус источника 12 В. 

При открывании транзистора \У10 начнет заряжаться конден- 
сатор С9 по цепи: 


6.22. Плюс источника (точка а резистора В62) — конден- 
сатор С9 — переход эмиттер — коллектор открывшегося 
транзистора \У10 — минус источника (точка б резистора 
Юб2). 

В соответствии с направлением зарядного тока напряжение на 
конденсаторе С9 будет иметь полярность плюс на обкладке а и 
минус на обкладке 6. Таким образом, на данном этапе работы 
схемы, когда напряжение питания на АУС-И подано, но команда. 
36 (ОПРОС СОСТОЯНИЯ) на данную ОУС с ЦСПВ еще не по- 
ступила, элементы схемы устройства задержки будут находиться 
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в следующем состоянии: транзисторы \У10 и УП открыты, тран- 
зисторы \9 и \13 закрыты, конденсаторы С8 и С9 заряжены. Сле- 
дует особо оговорить состояние транзистора \У14, который являет- 
ся конечным звеном устройства задержки. На данном этапе ра- 
боты схемы транзистор \У14 будет закрыт, несмотря на то, что и 
коллектор этого транзистора, и его база (через резистор К67) 
будут получать минус источника 12 В, так как эмиттерная цепь 
транзистора \У14 будет разомкнута. Размыкание эмиттерной цепи 
транзистора \У14 обусловлено тем, что обмотки реле КГ_КУ7’, 
включенные в эту цепь, не будут получать плюса источника 12 В 
(корпуса) с шифратора квитанций, поскольку обход в обходном 
устройстве еще не начался. Теперь допустим, что в обходном уст- 
ройстве начался обход. С мультивибратора в схему задержки по- 
ступил импульс и соответственно транзистор УЗ мультивибратора 
открылся. Очевидно, что при этом конденсатор С8 устройства за- 
держки разрядится по цепи: 

6.23. Плюс источника (обкладка а конденсатора С8) — 
эмиттер, коллектор открывшегося транзистора УЗ мульти- 
вибратора — резистор К5 — контакты 5, 4 реле К15 на па- 
нели перехода — резистор К57 в устройстве задержки — 
минус источника (обкладка б конденсатора С8). 

После того как подача импульса с мультивибратора прекра- 
тится, конденсатор С8 снова зарядится по цепи 6.16 и соответст- 
венно зарядный ток этого конденсатора создаст на резисторе №60 
падение напряжения, которое закроет транзистор \У10. Но если 
при начальном включении питания на АУС-И (когда конденсатор 
С9 еще не был заряжен) транзистор \У10 закрылся только на вре- 
мя заряда конденсатора С8, то теперь, когда конденсатор С9 за- 
ряжен, транзистор \У10 закроется на более длительное время. 
Объясняется это тем, что на данном этапе работы схемы закро- 
ется транзистор \У11, к базе которого (поскольку транзистор \10 
закрыт) окажется приложенным плюс напряжения с обкладки а 
заряженного конденсатора С9, а к эмиттеру через резистор К61, 
корпус и резистор №64 — минус напряжения с обкладки 6 конден- 
сатора С9. Но как только закроется транзистор \У11, сразу же 
откроются транзисторы \У9 и \У13. Транзистор У9 откроется по- 
тому, что его база перестанет получать закрывающий потенциал 
с резистора Кб4, включенного в эмиттерную. цепь транзистора 
\11. Транзистор же \У13 откроется, так как его входную цепь пе- 
рестанет шунтировать переход эмиттер — коллектор закрывшегося 
транзистора \11. 

Рассмотрим, какие включения произойдут при этом. При от- 
крывании транзистора \9 в его базовой, а значит, и в коллектор- 
ной цепях потечет ток. 

Цепь базового тока транзистора \9: 

6.24. Плюс источника 12 В — корпус — резистор №64 — 
эмиттер, база транзистора У9Э — резистор В58 — минус ис- 
точника 12 В. 


Цепь коллекторного тока транзистора \9: 
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6.25. Плюс источника 12 В — корпус — резистор В64 -—- 
эмиттер, коллектор транзистора УЭ — резистор К6б0 — ми- 
нус источника 12 В. 

Коллекторный ток транзистора \У9 создаст на резисторе №60 
падение напряжения, которое подается плюсом на базу, а мину- 
сом — на эмиттер транзистора У10. Поэтому транзистор У\У10 ос- 
танется закрытым и после того, как заряд конденсатора С8 по 
цепи 6.16 завершится. При открывании транзистора \У13 в его 
базовой, а значит, и коллекторной цепях потечет ток. 

Цепь базового тока транзистора У13: 

6.26. Плюс источника 12 В — корпус — эмиттер, база 
транзистора \У13 — стабилитрон \У12, который вместе с ре- 
зистором Кбб образует делитель напряжения смещения, по- 
даваемого на базу транзистора \У13 — резистор Ю6б5 — ре- 
зистор №63 — минус источника 12 В. 

Цепь коллекторного тока транзистора \13: 

6.27. Плюс источника 12 В — корпус — эмиттер, коллек- 
тор транзистора \У13 — резистор Ю67 — минус источника 
12 №. 

Открывшись, транзистор У13 зашунтирует переходом эмиттер — 
коллектор входную цепь транзистора \У14. Поэтому транзистор 
У!4 и на данном этапе работы схемы останется закрытым, не- 
смотря на то, что его эмиттерная цепь уже не будет разомкнута. 
Действительно, обмотки реле К1”—К7’, включенные в эту цепь, 
теперь, когда обход уже начался, начнут получать плюс источни- 
ка 12 В (корпус) с шифратора квитанций АУС-И. Таким образом, 
на данном этапе работы схемы транзисторы У10, У11, У14 закры- 
ты, транзисторы \У9 и \У[3 открыты, конденсатор С8 заряжен, а 
конденсатор С9 разряжается по цепи: 

6.28. Плюс источника (обкладка а конденсатора. С9) — 
резистор Кб2 — источник питания 12 В — корпус — резис- 
тор №6] — минус источника (обкладка б конденсатора С9). 

В таком состоянии элементы схемы устройства задержки будут 
оставаться до тех пор, пока (примерно через 100 мс) не разрядит- 
ся конденсатор ©С9. Как только конденсатор С9 разрядится и, 
следовательно, база транзистора \У1] перестанет получать с об- 
кладок этого конденсатора запирающее напряжение относительно 
своего эмиттера, транзистор \У11 откроется. При этом транзисторы 
У9 и У!3 закроются, транзисторы У\У10 и У14 откроются, а конден- 
сатор СЭ снова зарядится по цепи 6.22. Очевидно, что при от- 
крывании транзистора \14 обмотки реле К!’”—К7’ начнут полу- 
чать минус источника 12 В через переход эмиттер — коллектор 
этого транзистора. Как следствие, сигналы квитанций состояния 
с необходимой задержкой в 100 мс будут поданы на вход общего 
усилителя квитанций АУС-И. 
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6.3. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 
СХЕМЫ МУЛЬТИВИБРАТОРА 


Мультивибратор обходного устройства собран на трех 
транзисторах \1, \У2, УЗ типа МП42 (см. рис. 6.1). В первона- 
чальный момент подачи питания в схему мультивибратора тран- 
зисторы У! и \2 начинают открываться, так как и база, и кол- 
лектор этих транзисторов соединены через соответствующие ре- 
зисторы с минусом источника 12 В, а их эмиттеры — с плюсом 
источника 12 В (корпусом). Поскольку абсолютно идентичных 
параметров два транзистора, даже одного типа, не имеют, то 
всегда один из них начинает открываться раньше другого. Допус- 
тим, что в рассматриваемой схеме раньше начал открываться 
транзистор \У| и в его базовой, а значит, и в коллекторной цепях 
начал протекать ток. 

Цепь базового тока транзистора \1: 

6.29. Плюс источника 12 В — корпус — эмиттер, база 
транзистора У1 — резистор КЗ — минус источника 12 В'. 

Одновременно с появлением базового тока в транзисторе \1 
начнет заряжаться конденсатор С2 по цепи: 

6.30. Плюс источника 12 В — корпус — эмиттер, база 
транзистора У|1 — конденсатор С2 — резистор В4 — минус 
источника 12 В. 

Конденсатор С2 зарядится быстро, так как сопротивление ре- 
зистора К4, включенного в его зарядную цепь, невелико. В соот- 
ветствии с направлением зарядного тока напряжение на конденса- 
торе С2 будет иметь полярность плюс на обкладке а и минус на 
обкладке 0. 

Цепь коллекторного тока транзистора \1: 

6.31. Плюс источника 12 В — корпус — эмиттер, коллек- 
тор транзистора \У1 — резистор К! — минус источника 12 В. 

Одновременно с появлением коллекторного тока в транзисторе 
УТ начнет заряжаться конденсатор С1 по цепи: 

6.32. Плюс источника 12 В — корпус — эмиттер, коллек- 
тор транзистора У|1 — конденсатор С1 — резистор 2 — 
минус источника 12 В. 

Конденсатор С1 будет заряжаться медленнее, чем конденсатор 
С2, так как сопротивление резистора Ю2, включенного в цепь его 
заряда, примерно в 10 раз больше, чем сопротивление резистора 
К4, включенного в цепь заряда конденсатора С2. В соответствии 
с направлением зарядного тока напряжение на конденсаторе С] 
будет иметь полярность плюс на обкладке а и минус на обкладке 
6. Но как только в цепи конденсатора С1 появится зарядный ток, 
транзистор У2 закроется. Объясняется это тем, что входная цепь 
транзистора У2 окажется зашунтированной переходом эмиттер — 


' Минус источника 12 В подключается к элементам схемы мультивибрато- 
ра контактами 4, 5 реле К15 на панели перехода АУС-И. Но для простоты из- 
_ ложения материала эти контакты при рассмотрении прохождения тока в цепях 
мультивибратора упоминаться не будут. 
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коллектор открытого транзистора \У1 и конденсатором С1, сопро- 
тивление которого в период заряда практически равно нулю. 
Транзистор У\У2 будет закрыт до тех пор, пока конденсатор С1 пол- 
ностью не зарядится. После того как заряд конденсатора С1 за- 
вершится, транзистор У? откроется и в его базовой, а значит, и 
в коллекторной цепях появится ток: 

Цепь базового тока транзистора \?2: 


6.33. Плюс источника 12 В — корпус — эмиттер, база 
транзистора У2 —: резистор К2 — минус источника 12 В. 
Цепь коллекторного тока транзистора \У2: 
6.34. Плюс источника 12 В — корпус — эмиттер, коллек- 


тор транзистора У2 — резистор К4 — минус источника 12 В. 
Но как только откроется транзистор \У2, сразу же закроется 
транзистор \У1. Объясняется это тем, что к базе транзистора У1 
окажется приложенным плюс напряжения с обкладки а заряжен- 
ного конденсатора С2, а к эмиттеру этого транзистора через от- 
крытый транзистор \У2 и корпус — минус напряжения с обкладки 
б конденсатора С2. При закрывании транзистора У1 конденсатор 
С] сначала разрядится по цепи 6,35, а затем перезарядится по 
цепи 6.56. 
Цепь разряда конденсатора С1: 

6.35. Плюс источника (обкладка а конденсатора С1) — 
резистор 1 — источник питания 12 В — корпус — эмит- 
тер, база транзистора У2 — минус источника (обкладка б 
конденсатора С1). 

Цепь заряда конденсатора С1: 

6.36. Плюс источника 12 В — корпус — эмиттер, база 
транзистора У2 — конденсатор С1 — резистор К1 — минус 
источника 12 В. | 

Разряд и повторный заряд конденсатора С1 осуществятся 
быстро, поскольку сопротивление резистора КЮ]! невелико. В соот- 
ветствии с направлением зарядного тока, протекающего по цепи 
6.36, напряжение на конденсаторе С1 теперь уже будет иметь по- 
лярность плюс на обкладке б и минус на обкладке а. Одновре- 
менно при открывании транзистора \У2 через резистор ВЗ (сопро- 
тивление которого велико) медленно начнет разряжаться конден- 
сатор С2 по цепи: 

6.37. Плюс источника (обкладка а конденсатора С2) — 
резистор КЗ — источник питания 12 В — корпус — эмиттер, 
коллектор транзистора У2 — минус источника (обкладка б 
конденсатора С2). 


После того как конденсатор С2 разрядится и база транзистора 
\У1 перестанет получать с его обкладок положительный потенци- 
ал относительно своего эмиттера, транзистор У! откроется, а 
транзистор \У2, наоборот, закроется. Закрывание транзистора \2 
обусловлено тем, что теперь к его базе окажется приложенным 
плюс напряжения с обкладки б заряженного по цепи 6.36 конден- 
_ сатора С1, а к эмиттеру транзистора \У2 через открытый транзис- 
тор У! и корпус — минус напряжения с обкладки а конденсато- 
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ра С1. При открывании транзистора \1 через резистор К4 быстро 
зарядится конденсатор С2 по цепи 6.30 и медленно через резис- 
тор Ю2 начнет заряжаться конденсатор С! по цепи 6.32. Как 
только конденсатор С1 зарядится, снова откроется транзистор \У2, 
а \У1 закроется. Далее процесс поочередного открывания тран- 
зисторов УТ и \2 будет повторяться до тех пор, пока подача пи- 
тания (12 В) на мультивибратор не прекратится. Оконечным зве- 
ном мультивибратора является транзистор УЗ. Данный транзистор 
открывается (а значит, и посылает импульсы в пересчетную схе- 
му и в схему устройства задержки) в те промежутки времени, 
когда закрывается транзистор \У2. Закрывается же транзистор \У3 
в те промежутки времени, когда транзистор У2 открывается. 
 Убедимся в этом. Действительно, когда транзистор \У2 открыт, 
то его переход эмиттер — коллектор  шунтирует входную цепь 
транзистора УЗ и соответственно последний закрывается. Когда же 
транзистор \У2 закрывается и уже не оказывает шунтирующего 
действия на входную цепь транзистора УЗ, то последний откры- 
вается и в его базовой, а значит, и в коллекторной цепях появля- 
ется ток. 
Цепь базового тока транзистора УЗ: 

6.38. Плюс источника 12 В — корпус — резистор Кб — 
эмиттер, база транзистора У3 — резистор К4 — минус ис- 
точника 12 В. 

Цепь коллекторного тока транзистора УЗ: 
6.39. Плюс источника 12 В — корпус — резистор №б — 


эмиттер, коллектор транзистора УЗ — резистор №5 — минус 
источника 12 В. 


лава 


ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ АППАРАТУРОЙ 
ОПОРНОЙ УСИЛИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ 


7.1. ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
УСИЛИТЕЛЯМИ 1 ПРОГРАММЫ ВЕЩАНИЯ 
УПВ-5 (УПВ-15-1) 


Включение и выключение усилителей. Дистанционное 
включение и выключение усилителей 1—4 исполняется с помощью 
команд 1—8 системы ТУ-ТС. Из них нечетными командами осу- 
ществляется включение усилителей, а четными — выключение. 

Рассмотрим на примере усилителя |, как происходят эти 
включения и выключения (рис. 7.1). При посылке с ЦСПВ коман- 
ды | (ВКЛЮЧЕНИЕ УСИЛИТЕЛЯ 1) в дешифраторе команд 
АУС-И сработают входные реле К47, К48, К49, обмотки которых 
получат питание по цепи 4.19, и их контакты включат питание на 
обмотку выходного реле дешифратора К1 по цепи 4.20. При сра- 
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| КВИТАНЦИЯ 
| ВЫПОЛНЕНИЯ 
| 


Рис. 7.1. Схема дистанционного управления усилителями 
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батывании выходного реле дешифратора К] его контакты 35, 4 за- 
мкнутся и создадут цепь питания обмотки реле К] на панели пе- 
рехода. Это реле в свою очередь, сработает, и его контакты 9, 10 
включат питание обмотки контактора накала 5Р5 (4Р4)! и эле- 
ментов программного реле времени 5РЗ (4Р9) усилителя | по 
цепи: 

7.1. Шина В сети питания — обмотка контактора накала 
5Р5 (4Р4) с параллельно подключенными к ней элементами 
программного реле времени 5РЗ (4Р9) — контакты 10, 9 ре- 
ле К! на панели перехода АУС-И — шина 0 питающей сети °. 
Контактор 5Р5 (4Р4) усилителя 1 сработает и осуществит 1 

этап, а введенное в действие программное реле времени 5РЗ. 
(4Р9) — последующие этапы включения питания на усилитель 1. 
Одновременно при срабатывании реле К|1 на панели перехода 
замкнутся его контакты 4, 5, в результате данное реле блокиру- 
ется по цепи: 

7.2. Плюс источника 12 В — корпус — обмотка реле К] 
на панели перехода — контакты 4, 5 реле К! — замкнутые 
контакты 2, | выходного реле дешифратора К2 — минус ис- 
точника 12 В. 

Сработав и блокировавшись, реле К1 на панели перехода ос- 
танется в сработавшем состоянии до тех пор, пока усилитель 1 
не будет дистанционно выключен с ЦСПВ. Чтобы дистанционно 
выключить усилитель |, необходимо с ЦСИПВ на ОУС послать 
команду 2 (ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСИЛИТЕЛЯ 1). При поступлении 
команды 2 в дешифраторе команд АУС-И сработают входные реле 
К47, К48, К50О и выходное реле К2. При срабатывании реле К2 
его контакты 1, 2 разомкнутся, разблокируют реле К1 на панели 
перехода и выключат усилитель 1. Аналогично для включения 
усилителей 2, 3, 4 с ЦСПВ на ОУС необходимо послать команды 
3, 5, 7, а для выключения усилителей — команды 4, 6, 8. При по- 
ступлении команд включения 3, 5, 7 в дешифраторе команд сра- 
ботают выходные реле КЗ, К5, КУ, а на панели перехода — реле 
К2, КЗ, К4. При срабатывании последние блокируются, и их кон- 
такты 9, 10 включают питание на усилители 2, 3, 4. При поступле- 
нии команд выключения 4, 6, 8 в дешифраторе команд сработают 
выходные реле К4, Кб, К8, их контакты 1, 2 разомкнутся и раз- 
блокируют реле К2, КЗ, К4 на панели перехода, в результате пи- 
тание усилителей 2, 3, 4 выключится. 

Выдача квитанций о выполнении команд включения и выклю- 
чения усилителей. При исполнении команд включения и выклю- 
чения усилителей, когда срабатывают или возвращаются в исход- 
ное состояние их контакторы накала ЭР (4Р4), с ОУС на ЦСПВ 
посылаются квитанции, подтверждающие, что переданные на ОУС 
команды были исполнены. Выше в 5.2 было сказано, что для по- 


1 Обозначение элементов схемы, проставленное перед скобкой, относится к 
усилителю УПВ-5, а заключенное в скобки — к усилителю УПВ-15-1. 

2? На рис. 7.1 штриховыми линиями обозначены элементы схемы аппарату- 
ры, которые в тексте не оговариваются. 
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лучения на ЦСПВ таких квитанций необходимо, чтобы к общей 
шине КВИТАНЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ данной ОУС на время про- 
хождения квитанции кратковременно подключался плюс источни- 
жа 12 В (корпус) от управляемого объекта, исполнившего данную 
команду. 

Рассмотрим на примере усилителя 1, как осуществляется это 
подключение. При исполнении на ОУС команды 1 в АУС-И сра- 
батывает реле К! на панели перехода, а в усилителе | — кон- 
тактор накала 5Р5 (4Р4). При этом создается следующая цепь 
питания обмотки реле К18 на панели перехода АУС-И: 

7.3. Плюс источника 12 В АУС-И — корпус — замкнутые 
контакты С4, Л4 контактора накала 5Р5 (4Р4) усилителя 
| — обмотка реле К18 на панели перехода АУС-И — кон- 
денсатор С1 — минус источника 12 В. 

Реле К18, через обмотку которого потечет зарядный ток кон- 
денсатора С1, сработает, и его контакты 5, 4 кратковременно под- 
ключат через контакты 2, | сработавшего реле К] на панели пе- 
рехода плюс источника 12 В (корпус) к общей шине КВИТАН- 
ЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ данной ОУС. Реле К18 на панели перехо- 
да срабатывает кратковременно, так как ток через его обмотку 
протекает только во время заряда конденсатора С1. Конденсатор 
С1 будет заряженным до тех пор, пока цепь его заряда не разом- 
кнется при выключении контактора накала усилителя 1. При раз- 
мыкании цепи заряда конденсатор С1 разрядится через парал- 
лельно подключенный резистор К1. При исполнении команды 2, 
когда в АУС-И на панели перехода вернется в исходное состояние 
реле К], а в усилителе | — контактор накала 5Р5 (4Р4), созда- 


ется следующая цепь питания обмотки реле К19 на панели пере- 
хода АУС-И: 


7.4. Плюс источника 12 В АУС-И — корпус — замкнутые 
контакты С5, Л5 контактора 5Р5 (4Р4) усилителя | — об- 
мотка реле К19 на панели перехода АУС-И — конденсатор 
С2 — минус источника 12 В. 


Реле К19, через обмотку которого потечет зарядный ток кон- 
‘‚денсатора С2, сработает, и его контакты 5, 4 кратковременно под- 
ключат через контакты 7, 8 находящегося в исходном состоянии 
реле К! на панели перехода плюс источника 12 В (корпус) к об- 
‘щей шине КВИТАНЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ данной ОУС. Реле К19, 
как и реле К18, срабатывает кратковременно, поскольку ток че- 
рез его обмотку протекает только во время заряда конденсатора 
‘С2. Конденсатор С2 будет заряжен до тех пор, пока цепь его за- 
фяда не разомкнется при очередном включении контактора нака- 
„ла усилителя | и последующем размыкании его контактов С5, Л5. 
При размыкании цепи заряда конденсатор С2 разрядится через 
параллельно подключенный резистор В2. 

Аналогично на ЦСПВ будут посылаться и квитанции о выпол- 
цнении команд включения и выключения усилителей 2, 3, 4. Так, 
ятри исполнении команд включения названных усилителей, когда. 
в АУС-И сработают реле К2, КЗ или К4 на панели перехода, а в 
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усилителях 2, 3, 4 — их контакторы накала 5Р5 (4Р4), на панели 
перехода АУС-И сработают реле К20, К22, К24. Контакты 4, 5 
данных реле подключат плюс источника 12 В (корпус) к общей 
шине КВИТАНЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ данной ОУС через замкну- 
тые контакты 2, | сработавших реле К2, КЗ, К4 на панели пере- 
хода. При исполнении же команд выключения усилителей 2, 3, 4, 
когда в АУС-И на панели перехода реле К2, КЗ, К4 выключатся, 
а в названных усилителях выключатся их контакторы накала 5Р5 
(4Р4), на панели перехода АУС-И кратковременно сработают ре- 
ле К21, К23, К25. Контакты 4, 5 данных реле подключат плюс ис- 
точника |2 В к общей шине КВИТАНЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ че- 
рез замкнутые контакты 7, 8 находящихся в исходном состоянии 
реле К2, КЗ, К4 на панели перехода. 

Выдача сигнала АВАРИЯ. Если в процессе эксплуатации уси- 
лителя УПВ-5 (УПВ-15-1) какое-либо его звено, охваченное за- 
щитной автоматикой, окажется неисправным, то на ЦСПВ с дан- 
ной ОУС поступит сигнал АВАРИЯ. В 5.2 было сказано, что для 
получения на ЦСПВ такого сигнала необходимо, чтобы к общей 
шине АВАРИЯ данной ОУС кратковременно подключился плюс 
источника 12 В (корпус) от неисправного объекта. 


Рассмотрим на примере усилителя 1, как осуществляется крат- 
ковременное подключение плюса источника 12 В (корпуса) к об- 
щей шине АВАРИЯ данной ОУС при повреждении этого усили- 
теля. Если в работающем усилителе | появилась неисправность, 
то сработает его реле аварии ЭР2 (4Р10) и замкнет свои контак- 
ты 24, 25, Названные контакты дублируют контакты С5, Л5 кон- 
тактора накала 5Р5 (4Р4) данного усилителя. Поэтому при сра- 
батывании реле аварии 5Р2 (4Р10), так же как и при выключении 
усилителя, на панели перехода сработает реле К19 (см. цепь 7.4). 
Если срабатывание реле К19 произошло при дистанционно вклю- 
ченном усилителе |, то контакты 6, 7 сработавшего реле К|1 на 
панели перехода будут замкнуты. При этом контакты 4, 5 срабо- 
тавшего реле К1!9 кратковременно подключат плюс источника 
12 В (корпус) уже не к общей шине КВИТАНЦИЯ ВЫПОЛНЕ- 
НИЯ, как это имело место при дистанционном выключении уси- 
лителя, а к общей шине АВАРИЯ данной ОУС. Поступит сигнал 
аварии с ОУС на ЦСПВ и при самопроизвольном включении уси- 
лителя, когда команда на включение этого усилителя с ЦСПВ не 
поступала, а контактор накала 5Р5 (4Р4) — включился. 


Рассмотрим на примере усилителя | тракт прохождения сиг- 
нала аварии при самопроизвольном включении усилителя. В этом 
случае при срабатывании контактора 5Р5 (4Р4), так же как и 
при дистанционном включении усилителя, на панели перехода 
АУС-И кратковременно сработает реле К18, обмотка которого по- 
лучит питание по цепи 7.3. Но теперь, когда реле К на панели 
перехода находится в исходном состоянии (поскольку команда 
включения усилителя |1 с ЦСПВ не поступала), контакты 2, 3 
этого реле замкнуты, поэтому контакты 65, 4 сработавшего реле 
К18 кратковременно подключают плюс источника 12 В (корпус) 
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уже не к общей шине КВИТАНЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ, как это 
имело место при дистанционном включении усилителя, а к общей 
шине АВАРИЯ данной ОУС. Очевидно, что при возникновении не- 
исправности в усилителях 2, 3, 4 на панели перехода АУС-И бу- 
дут срабатывать реле К21, К23, К25, а при самопроизвольном 
включении названных усилителей — реле К20, К22, К24. И в том 
и в другом случае на общую шину АВАРИЯ данной ОУС крат- 
ковременно будет подключаться плюс источника 12 В (корпус). В 
первом случае — через замкнутые контакты 4, 5 кратковременно 
срабатывающих реле К21, К23, К25 и замкнутые контакты 7, 6 
сработавших реле К2, КЗ, К4 на панели перехода, а во втором — 
через замкнутые контакты 4, 5 кратковременно срабатывающих 
реле К20, К22, К24 и замкнутые контакты 2, 3 находящихся в ис- 
ходном состоянии реле К2, КЗ, К4 на панели перехода. 

Выдача квитанций состояния усилителей. В 5.1 на примере 
усилителя | было подробно рассмотрено, как в АУС-И формиру- 
ются квитанции состояния 1 и 2, информирующие о том, вклю- 
чен или выключен на момент опроса состояния ОУС данный уси- 
литель. Сейчас же только напоминаем, что’ за усилителями 1—4 
каждой ОУС закреплены квитанции состояния 1—8. Из них кви- 
танции, имеющие нечетный номер, информируют о том, что уси- 
лители включены, а четный — о том, что они выключены. Выдача 
квитанций состояния |—8 осуществляется с помощью контактов 
1,2, 3 реле КБ5—К8, смонтированных на панели контакторов АУС-И. 
Названные реле срабатывают при полной готовности к работе 
усилителей 1—4 (см. 3.4). 


7.2. ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРЕДАТЧИКАМИ П И Ш ПРОГРАММ 
ВЕЩАНИЯ ПИТПВ-500/250 


Включение и выключение передатчиков. Дистанционное 
включение и выключение передатчиков П и ПТ программ веща- 
ния исполняется с помощью команд 9—12 системы ТУ-ТС. Из них 
нечетными командами осуществляется включение передатчиков, а 
четными — выключение (рис. 7.2). 

Рассмотрим на примере передатчика П программы вещания, 
как осуществляются эти включения и выключения. При посылке 
с ЦСПВ команды 9 (ВКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАТЧИКА П пр.) в 
дешифраторе команд АУС-И срабатывают входные реле К47, К49, 
К52 и их контакты включают питание обмотки выходного реле де- 
шифратора К$9. 

При срабатывании выходного реле дешифратора КЭ его кон- 
такты 3, 4 включат питание обмотки реле К5 на панели перехода. 
Это реле, в свою очередь, сработает, и контакты 9, 10 включат пи- 
тание обмотки пускового реле 8Р5 и элементов реле времени (РВ) 
передатчика по цепи: 

7.5. Шина С сети питания — обмотка реле 8Р5 с парал- 
лельно подключенными к ней элементами РВ — контакты 9, 
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10 реле К5 на панели перехода АУС-И — шина 0 питающей 
сети 1. 

Реле 8Р5 в передатчике сработает и контакты 1-5, 1-6 включат 
питание обмотки контактора накала 10Р1, который, в свою оче- 
редь, сработает, и его контакты осуществят | этап включения на- 
пряжения питания передатчика. 

Из 1.3 известно, что П этап включения напряжения питания 
передатчика осуществляется через 30 с после выполнения [ этапа, 
а ПШ этап — через 60 с после подачи команды включения. После 
исполнения П] этапа включения в передатчике срабатывает реле 
8Р6, которое является конечным звеном РВ. Срабатыванием реле 
8Рб и завершается поэтапное включение напряжения питания пе- 
редатчика ПТИВ-500/250. 

Вернемся к реле К5 на панели перехода АУС-И. Сработав, это 
реле одновременно с включением напряжения питания передат- 
чика блокируется (по цепи, аналогичной 7.2) через собственные 
контакты 4, 6 и замкнутые контакты 2, | выходного реле дешиф- 
ратора К10, находящегося в исходном состоянии. 

Сработав и блокировавшись, реле К5 на панели перехода оста- 
нется в сработавшем состоянии до тех пор, пока передатчик не 
будет дистанционно выключен с ЦОПВ. Чтобы выключить пере- 
датчик П программы, необходимо с ЦСПВ на ОУС послать коман- 
ду 10 (ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАТЧИКА П пр.). При поступле- 
нии команды 10 в дешифраторе команд АУС-И срабатывают вход- 
ные реле К47, К49, К5З, и их контакты включают питание обмот- 
ки выходного реле дешифратора К10. 

Сработав, реле К10О разомкнет свои контакты 1, 2, в резуль- 
тате реле К5 на панели перехода разблокируется и его контакты 
выключат передатчик П программы. Аналогично для включения 
передатчика Ш программы с ЦСПВ на ОУС необходимо послать 
команду 11, а для выключения — команду 12. При поступлении 
команды 11| (ВКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАТЧИКА Ш пр.) в дешифра- 
торе команд АУС-И срабатывают входные реле К47, К49, К54 и 
выходное — К11, а на панели перехода — реле Кб. 

При срабатывании реле Кб его контакты 9, 11 включат пере- 
датчик ПТ программы. Одновременно реле Кб блокируется. При 
поступлении команды 12 (ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАТЧИКА Ш 
пр.) в дешифраторе команд срабатывают входные реле К47, К50, 
К51 и выходное реле К12, контакты 1, 2 которого разомкнутся и 
разблокируют реле Кб на панели перехода. Передатчик Ш прог- 
раммы выключится. 

Выдача квитанций о выполнении команд включения и выклю- 
чения передатчиков П и Ш программ вещания. При исполнении 
команд включения и выключения передатчиков, когда в передат- 
чиках срабатывают или выключаются их пусковые реле 8Р5, на 
ЦСПВ посылаются квитанции, подтверждающие, что переданные 
на ОУС команды были исполнены. 


1 На рис. 7.2 штриховыми линиями обозначены элементы схемы апньарату- 
ры, которые в тексте не оговариваются. 
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Рассмотрим, как осуществляется кратковременное подключе- 
ние плюса источника 12 В (корпуса) на общую шину КВИТАН- 
ЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ при включении и выключении передатчика 
П (или ПГ) программы вещания. При исполнении команды 9 
(или 11), включающей питание передатчика П (или ПГ) програм- 
мы вещания, в АУС-И срабатывает реле К5 (или Кб) на панели 
перехода, а в передатчике — реле 8Р5. При этом создается сле- 
дующая цепь питания обмотки реле К26б (или К28) на панели 
перехода АУС-И: 

7.6. Плюс источника 12 В АУС-И — корпус — замкнутые 
контакты [-2, 1-3 реле 8Р5 данного передатчика — обмотка 
реле К2б (или К28) на панели перехода АУС-И — конден- 
сатор С9 (или С11) — минус источника 12 В. 

Реле К26 (или К28), через обмотку которого потечет зарядный 
ток конденсатора СЭ (или С11), сработает, и его контакты 5, 4 
кратковременно подключат через контакты 2, 1 сработавшего ре- 
ле К5 (или Кб) на панели перехода плюс источника 12 В (кор- 
пус) к общей шине КВИТАНЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ данной ОУС. 
Очевидно, что конденсатор С9 (или С11), зарядившийся по цепи 
7.6, останется заряженным до тех пор, пока цепь его заряда не 
разомкнется контактами 1-2, П-3 реле 8Р5 при переходе его в ис- 
ходное состояние. При этом конденсатор С9 (или С11) разрядится 
через параллельно подключенный резистор Ю9Э (или КП). При 
исполнении команды 10 (или 12), выключающей передатчик, в 
АУС-И на панели перехода вернется в исходное состояние реле 
К5 (или Кб), а в передатчике — реле 8Р5. При этом создается 
следующая цепь питания обмотки реле К27 (или К29) на панели 
перехода АУС-И: 

7.7. Плюс источника 12 В АУС-И — корпус — замкнутые 
контакты 11-2, []-1 реле 8Р5 данного передатчика — обмотка 
реле К27 (или К29) на панели перехода АУС-И — конденса- 
тор С10 (или С12) — минус источника 12 В. 


Реле К27 (или К29), через обмотку которого потечет зарядный 
ток конденсатора С10 (или С12), сработает, и его контакты 5, 4 
кратковременно подключат через замкнутые контакты 7, 8 нахо- 
дящегося в исходном состоянии реле К5 (или Кб) на панели пе- 
рехода плюс источника 12 В (корпус) к общей шине КВИТАН- 
ЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ данной ОУС. Очевидно, что конденсатор 
С10 (или С12), зарядившийся по цепи 7.7, останется заряженным 
до тех пор, пока цепь его заряда не разомкнется при очередном 
срабатывании реле 8Р5 и размыкании его контактов П-1, П-2. При 
размыкании цепи заряда конденсатор С10 (или С12) разрядится 
через параллельно подключенный резистор К10 (или К12). 

Выдача сигнала аварии. Если в процессе эксплуатации пере- 
датчик П (или ПГ) программы аварийно выключится и соответст- 
венно выключится контактор накала передатчика 10Р1, то его кон- 
такты 5, 6, дублирующие контакты П-2, П-1 реле 8РЪ, замкнутся. 
При этом так же, как и при выключении передатчика, будет соз- 
дана цепь питания обмотки реле К27 (или К29) на панели пере- 
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хода АУС-И (см. цепь 7.7). Реле К27 (или К29), через обмотку 
которого потечет зарядный ток конденсатора С10 (или С12), сра- 
ботает, и его контакты 4, 5 кратковременно подключат плюс ис- 
точника 12 В (корпус) через замкнутые контакты 7, 6 сработав- 
шего реле К5 (или Кб) на панели перехода к общей шине АВА- 
РИЯ данной ОУС. Поступит сигнал аварии с ОУС на ЦСПВ и 
при самопроизвольном включении передатчика П (или ПГ) прог- 
раммы вещания, когда команда на включение этого передатчика 
с ЦСПВ не поступала, а реле 8Р5 в передатчике сработало. Оче- 
видно, что в этом случае так же, как и при дистанционном вклю- 
чении передатчика, на панели перехода АУС-И кратковременно 
сработает реле К26 (или К28), обмотка которого получит питание 
по цепи 7.6. Но теперь, когда реле К5 (или Кб) на панели пере- 
хода находится в исходном состоянии (поскольку команда вклю- 
чения данного передатчика с ЦСПВ не поступала), контакты 2, 3 
этого реле будут замкнуты. Поэтому при срабатывании реле К26 
(или К28) контакты 5, 4 этого реле кратковременно подключат 
плюс источника 12 В (корпус) уже не к общей шине КВИТАН- 
ЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ, как это имело место при дистанционном 
включении передатчика, а к общей шине АВАРИЯ данной ОУС. 

Выдача квитанций о состоянии передатчиков Пи ИТ программ 
вещания ПТПВ-500/250. В 5.1 на примере передатчика П прог- 
раммы было подробно рассмотрено, как в АУС-И формируются 
квитанции 9 и 10, информирующие о состоянии передатчиков 
(включен или выключен) на момент опроса. За передатчиком ПП 
программы вещания закреплены квитанции состояния 1] и 12. 
Квитанция 11 информирует о том, что передатчик Ш программы 
включен, а квитанция 12 — выключен. Выдача квитанций состоя- 
ния 9—12 осуществляется с помощью контактов 11-4, П-5 и П-6 
реле готовности 8Рб каждого из передатчиков. Реле 8Р6б срабаты- 
вает при полной готовности передатчика к работе (см. 1.3). Сле- 
дует учесть, что в АУС-И цепи квитанций выполнения и состояния 
передатчиков Пи ПП программ вещания объединены. Схема же 
передатчиков ПТИВ-500/250 предусматривает раздельную выдачу 
квитанций выполнения и состояния. Так, выдача квитанций выпол- 
нения в этих передатчиках осуществляется контактами реле 8Р5, 
а выдача квитанций состояния — контактами реле 8Р6. Такое 
схемное решение более рационально, так как позволяет получать 
на ЦСПВ более точную информацию о состоянии передатчиков 
ОУС. Поэтому и был рассмотрен вариант раздельной выдачи кви- 
танций выполнения и квитанций состояния при работе передатчи- 
ков ПТПВ-500/250 в комплексе с АУС-И. Очевидно, что при дан- 
ном варианте цепи, по которым передаются квитанции выполнения 
и состояния, должны быть подключены в АУС-И так, как это по- 
казано на рис. 7.2. 
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73. ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТАТИВАМИ _ 
ВЫХОДНОЙ КОММУТАЦИИ СВК-3 


Устройство включения системы пуска. Для включения 
МФ, подключенной к данной ячейке СВК-3, необходимо включить 
питание этой ячейки (220 В), а затем кратковременно подать 
команды 13—20 (рис. 7.3). Питание сети 220 В на всех ячейках 
СВК-3 включается одновременно при срабатывании любого из ре- 
ле готовности К5—К8 в АУС-И, закрепленных за усилителями 
1—4 (см. 3.4). При поступлении питания сети 220 В в ячейки [ 
СВК-3 № 1 (на примере которой рассматривается работа схемы) 
на выходе выпрямителя В появится постоянное напряжение и кон- 
денсатор С2 зарядится по цепи: 

7.8. Плюс выпрямителя В — предохранитель Пр3 — 'ре- 
зистор ЮЗ — конденсатор С2 — резистор Кб — корпус — 
минус выпрямителя В. 

В соответствии с направлением зарядного тока напряжение 
на конденсаторе С2 будет иметь полярность плюс на обкладке 
а и минус — на обкладке 6. Конденсатор С2 останется заряжен- 
ным до тех пор, пока не будет нажата кнопка ВКЛ данной ячей- 
ки СВК-3 или не сработает реле включения этой ячейки в аппа- 
ратуре дистанционного управления (в нашем случае выходное 
реле дешифратора К13 в АУС-И). И в том и в другом случае 
создается следующая цепь разряда конденсатора С2: 

7.9. Плюс источника (обкладка а конденсатора С2) — 
обмотка реле Р1 — замкнутые контакты 2, 1 кнопки ВКЛ 
(или замкнутые контакты 3, 4 выходного реле дешифрато- 
ра К!3 в АУС-И и диод Д1 в ячейке Т СВК-3 № 1) — ми- 
нус источника (обкладка б конденсатора С2). 

Реле Р1, через обмотку которого потечет разрядный ток кон- 
денсатора С2, сработает, и его контакты включат питание систе- 
мы пуска (пускового устройства) данной ячейки СВК-3. Если 
тракт МФ, подключенный к этой ячейке, исправен, то реле Р1 
блокируется и останется в сработавшем состоянии уже незави- 
симо от положения кнопки ВКЛ и состояния выходного реле К13 
дешифратора. 

Дистанционное включение ячеек СВК-3. Дистанционное вклю- 
чение ячеек СВК-3 осуществляется посылкой с ЦСПВ команд 
управления 13—20. При поступлении команды 13 в дешифрато- 
ре команд АУС-И срабатывают входные реле К47, К50, К52 и 
их контакты включают питание на обмотку выходного реле де- 
шифратора К13. 

Реле К13, через обмотку которого потечет ток, сработает, его 
контакты 3, 4 замкнутся и создадут цепь разряда конденсатора 
С2 ячейки Г СВК-3 № 1 (см. цепь 7.9). Аналогично при посту- 
плении на ОУС команд 14—20 в дешифраторе команд АУС-И 
сработают выходные реле К14—К20, их контакты 3, 4 замкнутся 


и создадут цепи разряда конденсаторов С2 в остальных ячейках 
СВК-3. 
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Местное включение ячеек СВК-3. Местное включение ячеек 
СВК-3 можно производить как индивидуально каждой ячейки 
СВК-3 (кратковременным нажатием кнопки ВКЛ на панели пус- 
ка этой ячейки), так и одновременно всех восьми ячеек (кратко- 
временным нажатием кнопки ПУСК на панели управления 
АУС-И). | 

Рассмотрим на примере ячейки 1 СВК-3 № 1, как осуществ- 
ляются разряд конденсатора С2 этой ячейки и последующее 
включение ее системы пуска при нажатии кнопки ПУСК. При 
нажатии кнопки ПУСК образуется следующая цепь разряда кон- 
денсатора С2 ячейки Г СВК-3 № 1: 

7.10. Плюс источника (обкладка а конденсатора С2) — 
обмотка реле Р|1 — развязывающий диод \У|1 на панели уп- 
равления АУС-И — замкнутые контакты 3, 1 кнопки ПУСК 
на этой же панели — диод Д1 ячейки [ СВК-3 № 1 — минус 
источника (обкладка б конденсатора С2). 

Реле Р|, через обмотку которого потечет разрядный ток кон- 
денсатора С2, сработает, и его контакты включат питание сис- 
темы пуска данной ячейки СВК-3. Аналогично при нажатии 
кнопки ПУСК на панели управления АУС-И замкнутся цепи раз- 
ряда конденсаторов С2 остальных ячеек СВК-3 через развязы- 
вающие диоды У2—\У8 на панели управления АУС-И. Так, цепь 
разряда конденсатора С2 ячейки П СВК-3 № | замкнется че- 
рез развязывающий диод \2, цепь разряда конденсатора С2 ячей- 
ки [ СВК-3 № 2 — через развязывающий диод \У3, и т. д. В ре- 
зультате во всех ячейках СВК-3 № 1—4 сработают реле Р]и их 
контакты включат питание системы пуска этих ячеек. 

Выдача квитанций выполнения и состояния. Из предыдущего 
известно (см. 1.4), что при включении МФ в режим резерва в 
данной ячейке СВК-3 срабатывает реле Рб. Условимся считать, 
что после исполнения команд 13—20 ячейки СВК-3 данной ОУС 
первоначально включились в режим резерва и что в каждой из 
них сработало реле Рб. 

Рассмотрим на примере ячейки 1 СВК-3 № 1, как осуществ- 
ляется кратковременное подключение плюса источника 12 В (кор- 
пуса) к общей шине КВИТАНЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ после того, 
как в этой ячейке по команде 13 сработает реле Р6. При срабатыва- 
нии реле Рб его контакты в ячейке 1 СВК-3 № 1 создадут следую- 
щую цепь питания обмотки реле КЗО на панели перехода АУС-И: 


7.11. Плюс источника 12 В — корпус — замкнутые кон- 
такты 7, 9 реле К21 в обходном устройстве — контакты 9, 2 
реле Рб в ячейке Г СВК-3 № |1 — обмотка реле КЗО на па- 
нели перехода АУС-И — конденсатор С13 — минус источ- 
ника 12 В. 

Реле КЗО, через обмотку которого потечет зарядный ток кон- 
денсатора С13, сработает, его контакты 5, 4 замкнутся и крат- 
ковременно подключат плюс источника 12 В (корпус) к общей 
шине КВИТАНЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ данной ОУС. Аналогично 
при поступлении команд 14—20 и последующем срабатывании 
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реле Рб в остальных ячейках СВК-3 на, панели перехода АУС-И 
будут срабатывать реле КЗ1—КЗ7 и их замкнувшиеся контакты 
5, 4 кратковременно подключат плюс источника 12 В (корпус) 
к общей шине КВИТАНЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ данной ОУС. Це- 
пи квитанций выполнения и состояния ячеек СВК-3 в АУС-И 
объединены. Поэтому контакты 2А исполнительных реле К15— 
К17 обходного устройства АУС-И соединены с обмотками реле 
К3З0О—КЗ2, а контакты ЗА исполнительных реле КЗ—К7 —с об- 
мотками реле КЗЗ—КЗ7 на панели перехода. 


Рассмотрим на примере ячейки Г СВК-3 № 1, как при такой 
схеме подключения цепей квитанций выполнения и состояния в 
шифраторе квитанций АУС-И при опросе состояния ОУС будет 
формироваться квитанция 13 (ВКЛЮЧЕНА ЯЧЕЙКА [Г СВК-3). 
Очевидно, что при срабатывании реле Рб в ячейке Г СВК-3 к 
контакту 2А исполнительного реле К15 в обходном устройстве 
(так же, как и к обмотке реле КЗО на панели перехода) подклю- 
чится плюс источника 12 В (корпус). Поэтому при опросе сос- 
тояния ОУС, когда будет исполняться 13-й такт обхода и в 0б- 
ходном устройстве сработает исполнительное реле К15, контакты 
2А, 2Б этого реле подключат плюс источника 12 В (корпус) к 
входу 13 шифратора квитанций. В результате в последнем сфор- 
мулируется квитанция 13, информирующая о том, что ячейка [| 
СВК-3 № 1 включена. Если же во время исполнения 13-го такта 
обхода такая квитанция на ЦСИВ не поступит, то это будет озна- 
чать, что данная ячейка выключена. Аналогично если на момент 
опроса состояния ОУС реле Рб в остальных ячейках СВК-3 бу- 
дут находиться в сработавшем состоянии и контакты 2, 9 этих 
реле будут замкнуты, то во время обхода при исполнении тактов 
14—20 на ЦСПВ будут посланы квитанции сотояния 14—20, ин- 
формирующие о том,что ячейки СВК-3, закрепленные за каждой 
из этих квитанций, включены. Если же квитанции состояния 14— 
20 на ЦСПВ не поступят, то это будет означать, что соответству- 
ющие ячейки СВК-3 выключены. 


Заканчивая данный раздел, следует пояснить, почему в каж- 
дой из ячеек СВК-3 контакты 9, 2 реле Рб соединены параллель- 
но контактам 11, 5 реле Р4. Дело в том, что реле Рб сработает 
сразу же после того, как МФ, подключенная к этой ячейке, вклю- 
чится в режим резерва. Поэтому выдачу квитанции о выполне- 
нии команды включения реле Рб обеспечит. Но реле Рб остается 
в сработавшем состоянии только до тех пор, пока данная ячейка 
находится в режиме резерва. Если же МФ переключится в ре- 
жим работы, то, как было сказано в 1.4, реле Рб вернется в ис- 
ходное состояние, а реле Р4 сработает. Очевидно, что если бы 
контакты 9, 2 реле Рб и 11, 5 реле Р4 в ячейках СВК-3 не были 
бы соединены параллельно, то при опросе состояния ОУС кви- 
танции состояния 13—20 (в случае, если ячейки СВК-3 находят- 
ся в режиме работы) на ЦСИВ не поступили бы. Поэтому при 
работе СВК-3 в комплексе с АУС-И в каждой ячейке контакты 
9, 2 реле Рб и контакты 11, 5 реле Р4 соединены параллельно. 
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7.4. ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ВЕНТИЛЯТОРОМ ОПОРНОЙ УСИЛИТЕЛЬНОЙ 
СТАНЦИИ 


Включение и выключение вентилятора. Дистанционное 
включение вентилятора ОУС осуществляется посылкой с ЦСИВ 
команды 27, а выключение — посылкой команды 28 (рис. 7.4). 
При поступлении на ОУС команды 27 в дешифраторе команд, 
срабатывают входные реле К49, К51, К5З и их контакты включа- 
ют питание обмотки выходного реле дешифратора К4С. При сра- 
батывании выходного реле К40 его контакты 3, 4 замкнутся и 
включат питание на обмотку реле К12 на панели перехода. Это 
реле, в свою очередь, сработает, и его контакты 9, 10 включат о 
питание 220 В обмотки контактора К, установленного на щите 
управления вентилятором, по цепи: 

7.12. Шина А сети питания — обмотка контактора К на 
щите управления вентилятором — контакты 9, 10 реле К12 
на панели перехода АУС-И — шина 0 питающей сети. 

Контактор К сработает, и его контакты включат напряжение 
питания (3Ж380 В) мотора вентилятора. Одновременно при сво- 
ем срабатывании реле К12 на панели перехода блокируется че- 
рез собственные контакты 6, 7 и замкнутые контакты 2, | нахо- 
дящегося в исходном состоянии выходного реле дешифратора 
К41. Сработав и блокировавшись, реле К12 останется в сработав- 
шем состоянии до тех пор, пока с ЦСПВ не поступит команда 28 
выключения вентилятора. При поступлении команды 28 в дешиф- 
раторе команд сработают реле К50, К51, К5З и их контакты 
включат питание обмотки выходного реле дешифратора К41. 

При срабатывании выходного реле К41 дешифратора его кон- 
такты 1, 2 разомкнутся и разблокируют реле К12 на панели пе- 
рехода, контакты которого выключат контактор К на щите уп- 
равления вентилятором. Как следствие, отключится и питание се- 
ти 3Х 380 В мотора этого вентилятора. 

Выдача квитанций выполнения и состояния. При поступлении 
команды 27, когда на щите управления вентилятором сработает 
контактор К, его контакты Л4, С4 замкнутся и создадут цепь 
питания обмотки реле КЪ50 на панели перехода: 

7.13. Плюс источника 12 В — корпус — замкнутые кон- 
такты 7, 9 реле К20 в обходном устройстве АУС-И — кон- 
такты Л4, С4 сработавшего контактора К на щите управле- 
ния вентилятором — обмотка реле К50 на панели перехода 
АУС-И — конденсатор С33 — минус источника 12 В. 

При срабатывании реле К50, через обмотку которого потечет 
зарядный ток конденсатора СЗЗ, его контакты 5, 4 кратковремен- 
но подключат (через контакты 2, | сработавшего реле К12 на 
панели перехода) плюс источника 12 В (корпус) к общей шине _ 
КВИТАНЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ данной ОУС. 

Соответственно на ЦСПВ будет передана квитанция о выпол- 
нении на ОУС команды 27. Цепь квитанции выполнения команды 
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27 объединена в АУС-И с цепью квитанции состояния 25, инфор- 
мирующей дежурный персонал ЦСПВ о том, что вентилятор дан- 
ной ОУС включен. Поэтому обмотка реле К50 на панели перехо- 
да соединена с контактом ЗА исполнительного реле обходного 
устройства К12. Следовательно, при срабатывании контактора К 
на щите управления вентилятором к контакту ЗА реле К12 (так 
же как и к обмотке реле К50О на панели перехода) подключится 
плюс источника 12 В (корпус). Очевидно, что при опросе состо- 
яния ОУС, когда будет исполняться 25-й такт обхода и в обход- 
ном устройстве сработает исполнительное реле К12, контакты ЗА, 
ЭБ этого реле подключат плюс источника 12 В (корпус) к входу 
25 шифратора квитанций. В результате в последнем сформиру- 
ется квитанция состояния 25, информирующая о том, что вентиля- 
тор включен. Если же во время исполнения 25-го такта обхода 
такая квитанция на ЦСПВ не поступит, то это будет означать, 
что вентилятор на ОУС выключен. 


7.0. ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПРИЕМНИКОМ 


Включение и выключение приемника. Дистанционное 
включение приемника осуществляется посылкой с ЦСПВ коман- 
ды 29, а выключение — посылкой команды 30 (см. рис. 7.4). При 
поступлении команды 29 в дешифраторе команд сработают вход- 
ные реле К49, К52, К54 и выходное реле КЗ9. 

При срабатывании выходного реле КЗ9 дешифратора его кон- 
такты 3, 4 замкнутся и включат питание обмотки реле К1] на 
панели перехода. Реле К1] сработает, и его контакты 9, 10 вклю- 
чат питание 220 В обмотки реле К, установленного на щите уп- 
равления приемником, по цепи: 

7.14. Шина А сети питания — обмотка реле К на щите 
управления приемником — контакты 9, 10 реле К!| на па- 
нели перехода АУС-И — шина 0 сети питания. 

Реле К на щите управления приемником сработает, и его кон- 
такты 4, 9 и 5, 10 включат напряжение сети 220 В приемника. 
Одновременно при своем срабатывании реле К11 на панели пе- 
рехода блокируется через собственные контакты 4, 5 и контакты 
2, | выходного реле дешифратора К42, замкнутые, пока это реле 
находится в исходном состоянии. 

Сработав и блокировавшись, реле К1| останется в сработав- 
шем состоянии до тех пор, пока с ЦСПВ не поступит команда 
30 выключения приемника. При поступлении команды 30 в де- 
шифраторе команд сработают входные реле К51, К5Э, К5З и вы- 
ходное реле К42. 

При срабатывании выходного реле К42 дешифратора его кон- 
такты |, 2 разомкнутся и разблокируют реле К!| на панели пе- 
рехода, в результате реле К на щите управления приемником вер- 
нется в исходное состояние. Как следствие, отключится и пита- 
ние сети 220 В, подаваемое на приемник. 
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Выдача квитанций выполнения и состояния. При поступлении 
команды 29, когда на щите управления приемником сработает 
реле К, создается следующая цепь питания обмотки реле К53 на 
панели перехода АУС-И: 

7.15. Плюс источника 12 В — корпус — контакты 7, 9 ре- 
ле К20 в обходном устройстве — замкнутые контакты 2, 1 
реле К на панели управления приемником — обмотка реле 
К53 на панели перехода АУС-И — конденсатор С36 — минус 
источника 12 В. 

При срабатывании реле К53З, через обмотку которого потечет 
зарядный ток конденсатора С36, его контакты 95, 4 кратковре- 
менно подключат (через контакты 2, | сработавшего реле К11 на 
панели перехода) плюс источника 12 В (корпус) к общей шине 
КВИТАНЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ данной ОУС. 

Цепь квитанции выполнения о включении приемника объеди- 
нена в АУС-И с цепью квитанции состояния 26, информирующей 
о том, что приемник включен. Поэтому обмотка реле К53З на па- 
нели перехода соединена с контактом ЗА исполнительного реле 
К!3 обходного устройства. Следовательно, при срабатывании ре- 
ле К на щите управления приемником к контакту 3 А реле К13 
(так же как и к обмотке реле К5З на панели перехода) подклю- 
чится плюс источника 12 В (корпус). Очевидно, что при опросе 
состояния ОУС, когда будет исполняться 26-й такт обхода и в 
обходном устройстве сработает исполнительное реле К13, контак- 
ты ЗА, ЗБ этого реле подключат плюс источника 12 В (корпус) к 
входу 26 шифратора. В результате в последнем сформируется 
квитанция состояния 26, информирующая о том, что приемник 
на ОУС включен. При поступлении команды 30, когда на щите уп- 
‘равления приемником реле К вернется в исходное состояние, бу- 
дет создана следующая цепь питания обмотки реле К54 на пане- 
ли перехода: 

7.16. Плюс источника 12 В — корпус — контакты 7, 9 ре- 
ле К20 в обходном устройстве — контакты 2, 3 реле К на 
щите управления приемником — обмотка реле К54 — кон- 
денсатор С37 — минус источника 12 В. 


При срабатывании реле К54, через обмотку которого потечет 
зарядный ток конденсатора С37, его контакты 5, 4 кратковремен- 
но подключат (через контакты 7, 18 реле К!|1 на панели пе- 
рехода) плюс источника 12 В (корпус) к общей шине КВИ- 
ТАНЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ данной СОУС. Цепь квитанции 
выполнения о выключении приемника объединена в АУС-И с це- 
пью квитанции состояния 27, информирующей о том, что прием- 
ник выключен. Поэтому обмотка реле К54 на панели перехода 
соединена с контактом ЗА исполнительного реле К14 обходного 
устройства. Следовательно, при выключении реле К на щите уп- 
равления приемником к контакту ЗА реле К14 (так же, каки к 
обмотке реле К54 на панели перехода) подключится плюс источ- 
ника 12 В (корпус). Очевидно, что при опросе состояния ОУС, 
когда будет исполняться 27-й такт обхода и в обходном устрой- 
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стве сработает исполнительное реле К!4, контакты ЗА, ЗБ этого 
реле подключат плюс источника 12 В (корпус) к входу 27 шиф- 
ратора квитанций. В результате в последнем сформируется кви- 
танция состояния 27, информирующая о том, что приемник на 
ОУС выключен. 

Выдача сигнала АВАРИЯ. Если в процессе эксплуатации, ко- 
гда приемник был дистанционно включен с ЦСПВ, реле К на щи- 
те управления приемником в результате какой-либо неисправно- 
сти вернется в исходное состояние, то на общую шину АВАРИЯ 
данной ОУС кратковременно подключится плюс источника 12 В 
(корпус). Произойдет это следующим образом. Допустим, что 
питание приемника было включено дистанционно с ЦСПВ и ре- 
ле К!| на панели перехода находилось в сработавшем состоянии. 
Очевидно, что при самопроизвольном выключении реле К на щи- 
те управления приемником замкнутся контакты 2, 3 этого реле 
и создадут цепь питания обмотки реле К54 на панели перехода 
(см. цепь 7.16). При срабатывании реле К54 его контакты 5, 4 
кратковременно подключат (через контакты 7, 6 сработавшего 
реле К!1 на панели перехода) плюс источника 12 В (корпус) к 
общей шине АВАРИЯ данной ОУС. Поступит сигнал аварии и 
при самопроизвольном включении реле К на щите управления 
приемником, в то время как команда на включение этого прием- 
ника с ЦСПВ не поступала. Очевидно, что в этом случае, так же 
как и при дистанционном включении приемника, сработает реле 
К53З, обмотка которого получит питание по цепи 7.15. Но теперь, 
когда реле К1] на панели перехода находится в исходном состо- 
янии (поскольку команда включения приемника с ЦСПВ не по- 
ступала и соответственно контакты 2, 3 этого реле замкнуты), 
плюс источника 12 В (корпус) подключится уже не к общей ши- 
не КВИТАНЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ, как это имело место при ди- 
станционном включении приемника, а к общей шине АВАРИЯ _ 
данной ОУС. 


ава ‘о 


ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТАМИ 
ОПОРНОЙ УСИЛИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ 


8.1. ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ВХОДНЫМИ ТРАКТАМИ 
ОПОРНОЙ УСИЛИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ 


Дистанционное управление входными трактами ОУС осу- 
ществляется с помощью команд 21—26 системы ТУ-ТС (см. 3.2). 
Так, к шине РЕЗЕРВНЫЙ КАНАЛ входной тракт [ программы 
вещания подключается по команде 21, а входной тракт П (или 
ПТ) программ — по команде 22 (или 23). 
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Рис. 8.1. Схема дистанционного управления входными трактами 1, Пи Ш про- 
грамм вещания 
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По команде 925 названные тракты вновь переключаются на 
свои основные линии СЛ1, СЛ2, СЛЗ. 

По команде 24 шина РЕЗЕРВНЫЙ КАНАЛ переключается 
с резервной линии СЛ4 на выход приемника, а по команде 26 — 
снова на линию СЛА. 

Дистанционное переключение входных трактов на шину РЕ- 
ЗЕРВНЫЙ КАНАЛ. Рассмотрим на примере входного тракта 1 
программы вещания, как осуществляются эти переключения при 
поступлении команды 21 (рис. 8.1). При поступлении команды 21 
в дешифраторе команд сработают входные реле К48, К49, К5| и 
их контакты включат питание обмотки выходного реле К21 де- 
шифратора. 

При срабатывании выходного реле К21 дешифратора его кон- 
такты 3, 4 замкнутся и включат питание обмотки реле К21 в 
блоке резервирования программ (БРП). Реле К1 сработает, и его 
контакты переключат входной тракт [ программы вещания к ши- 
не РЕЗЕРВНЫЙ КАНАЛ. Одновременно реле К! блокируется 
по цепи: 

8.1. Плюс источника 12 В — корпус — обмотка реле К1 
в БРП — замкнутые контакты 11, 12 реле К| — замкнутые 
контакты 9, | выходного реле дешифратора К25 — минус 
источника 12 В. 

При срабатывании реле К1 в БРИ создается следующая цепь 
питания обмотки реле КЗ9 на панели перехода: 

8.2. Плюс источника 12 В — корпус — замкнутые кон- 
такты 7, 9 реле К20 в обходном устройстве — замкнутые 
контакты 14, 15 реле К1 в БРП — обмотка реле КЗ9 на па- 
нели перехода — конденсатор С22 — минус источника 12 В. 


Реле КЗ9 на панели перехода, через обмотку которого поте- 
чет зарядный ток конденсатора С22, сработает, его контакты 5, 
4 замкнутся и кратковременно подключат плюс источника 12 В 
(корпус) к общей шине КВИТАНЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ данной 
ОУС. Соответственно на ЦСПВ будет послана квитанция об ис- 
полнении на ОУС команды 21. Цепи квитанций о выполнении 
команд 21—23 и квитанций состояния 21—23 объединены в 
АУС-И. Поэтому обмотка реле КЗ9 на панели перехода соедине- 
на с контактом ЗА исполнительного реле К8 обходного устрой- 
ства. Как следствие, при срабатывании реле К] в БРП к контак- 
ту ЗА реле К8 (так же как и к обмотке реле КЗ9 на панели пе- 
рехода) подключится плюс источника 12 В (корпус). Очевидно, 
что при опросе состояния ОУС, когда будет исполняться 21 такт 
обхода и в обходном устройстве сработает исполнительное реле 
К8, контакты ЗА, ЗБ этого реле подключат плюс источника 12 В 
(корпус) к входу 21 шифратора квитанций, в результате чего в 
последнем сформируется квитанция состояния 21, информирую- 
щая переключение входного тракта [ программы вещания на ши- 
ну резервного канала. Аналогично при поступлении команды 22 
(или 23) в дешифраторе команд АУС-И сработает выходное ре- 
ле К22 (или К23), в БРП — реле К2 (или КЗ). Сработав и бло- 
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кировавшись по цепи, аналогичной цепи 8.1, контакты реле К2 
(или КЗ) переключат входной тракт П (или ПТ) программы ве- 
щания на шину РЕЗЕРВНЫЙ КАНАЛ. Одновременно при сра- 
батывании названных реле на панели перехода сработает реле 
К40 (или К41), его контакты 4, 5 замкнутся и кратковременно 
подключат плюс источника 12 В (корпус) к общей шине КВИ- 
ТАНЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ данной ОУС. Обмотка реле КА40 со- 
единена с контактом ЗА исполнительного реле К9, а обмотка ре- 
ле К4| — с одноименным контактом исполнительного реле КО 
обходного устройства. Поэтому при опросе состояния ОУС, когда 
будет исполняться 22-й (или 23-й) такт обхода и в обходном 
устройстве сработает исполнительное реле КЭ (или КО), в шиф- 
раторе квитанций будет сформирована квитанция состояния 22 
(или 23), информирующая о переключении тракта П (или ПП 
программы ОУС на шину РЕЗЕРВНЫЙ КАНАЛ. При поступле- 
нии с ЦСПВ команды 25 в дешифраторе команд АУС-И срабо- 
тают входные реле К48, К50, К52 и выходное реле К25. При сра- 
батывании реле К25 его контакты 1, 2 разблокируют реле К1, К2 
и КЗ в БРП (если эти реле находились в сработавшем состоянии), 
в результате чего входные тракты 1, П и Ш программ вещания 
переключатся на свои основные каналы — линии СЛ1, СЛ2 и СЛЗ. 
При переходе реле К1, К2 и КЗ в БРП в исходное состояние их 
контакты 51, 52 замкнутся и создадут цепь питания обмотки ре- 
ле К42 на панели перехода: 
8.3. Плюс источника 12 В — корпус — контакты 7, 9 ре- 
ле К20 в обходном устройстве — контакты 52, 51 реле К1, К2 
и КЗ в БРИ — обмотка реле К42 на панели перехода — 
конденсатор С25 — минус источника 12 В. 

Реле К42, через обмотку которого потечет зарядный ток кон- 
денсатора С25, сработает, и его контакты 4, 5 кратковременно 
подключат плюс источника 12 В (корпус) к общей шине КВИ- 
ТАНЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ данной ОУС. Соответственно на ЦСПВ 
будет послана квитанция выполнения, информирующая о пере- 
ключении всех трех входных трактов ОУС на свои основные ка- 
налы. 

Дистанционное переключение шины РЕЗЕРВНЫЙ КАНАЛ 
на выход приемника. Чтобы осуществить данное переключение, с 
ЦСПВ посылается команда 24. При этом в дешифраторе команд 
АУС-И сработают входные реле К48, К49, К52 и выходное реле 
К24, ав БРПИ — реле КА. 

При срабатывании реле К4 его контакты: 

31, 53 и 32, 54 переключат шину РЕЗЕРВНЫЙ КАНАЛ на 
выход приемника; | 

11, 12 создадут цепь самоблокировки (вместе с контактами 
1, 2 выходного реле К26 дешифратора); 

14, 15 подключат плюс источника 12 В (корпус) к контакту 
ЗА исполнительного реле К11 в обходном устройстве и к обмотке 
реле К43 на панели перехода. 
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При этом реле К4З сработает, его контакты 4,5 замкнутся и. 
кратковременно подключат плюс источника 12 В (корпус) к об- 
шей шине КВИТАНЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ данной ОУС. | 

Кроме того, при опросе состояния ОУС, когда будет испол- 
няться 24-й такт обхода и в обходном устройстве сработает ис- 
полнительное реле К!1, в шифраторе квитанций сформируется 
квитанция состояния 24, информирующая о переключении шины 
РЕЗЕРВНЫЙ КАНАЛ на выход приемника ОУС. Чтобы пере- 
ключить шину РЕЗЕРВНЫЙ КАНАЛ с выхода приемника снова 
на резервную линию СЛА, необходимо с ЦСПВ послать на дан- 
ную ОУС команду 26. При поступлении команды 26 в дешифра- 
торе команд АУС-И сработают входные реле К48, К51, К52 и 
выходное реле К26. 

При срабатывании реле К26 его контакты 1, 2 разомкнутся и 
разблокируют реле К4 в БРП, в результате шина РЕЗЕРВНЫЙ 
КАНАЛ переключится с выхода приемника на резервную линию 
СЛ4. При переходе реле К4 в исходное состояние контакты 51, 
52 этого реле создадут цепь питания обмотки реле К44 на панели 
перехода: 

8.4. Плюс источника 12 В — корпус — контакты 7, 9 ре- 
ле К20 в обходном устройстве — контакты 52, 51 реле К4 на 
панели БРП — обмотка реле К44 — конденсатор С27 — ми- 
нус источника 12 В. 


Реле К44, через обмотку которого потечет зарядный ток кон- 
денсатора С27, сработает, и его контакты 4, 5 кратковременно 
подключат плюс источника 12 В (корпус) к общей шине КВИ- 
ТАНЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ данной ОУС. Соответственно на 
ЦСПВ будет послана квитанция выполнения, информирующая о 
переключении шины РЕЗЕРВНЫЙ КАНАЛ на линию СЛ4А. 


8.2. ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ТРАКТАМИ ОБРАТНОГО КОНТРОЛЯ 
ОПОРНОЙ УСИЛИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ 


Как известно из предыдущего (см. 3.3), дистанционное 
управление трактами обратного контроля ОУС осуществляется с 
помощью команд 38—45 системы ТУ-ТС. Так, индивидуальные 
каналы обратного контроля усилителей 1—4 подключаются к 0б- 
щему каналу обратного контроля ОУС при посылкес ЦСПВ команд 
38—41. При посылке команд 42—44 выход приемника и каналы 
обратного контроля передатчиков П и Ш программ вещания под- 
ключаются к входу усилителя контроля ОУС. Одновременно при 
посылке каждой из названных команд на ОУС автоматически 
включается питание усилителя контроля, а выход этого усилите- 
ля подключается к общей шине КАНАЛ ОБРАТНОГО КОНТРО- 
Я данной ОУС. При посылке с ЦСПВ команды 45 все ранее 
скоммутированные индивидуальные каналы обратного контроля 
от общей шины обратного контроля ОУС отключаются. 
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Дистанционное подключение каналов обратного контроля 
усилителей 1—4. Рассмотрим на примере усилителя 1, как осу- 
ществляются эти включения при поступлении команды 38 (рис. 8.2). 
При поступлении команды 38 в дешифраторе команд сработают 
входные реле К48, К5З, К54 и их контакты включат питание об- 
мотки выходного реле дешифратора КЗ2. 

При срабатывании выходного реле дешифратора КЗ2 его кон- 
такты 3, 4 замкнутся и включат питание обмотки реле К] в бло- 
ке контроля. Реле К] при этом сработает, и его контакты под- 
ключат канал обратного контроля усилителя 1 (вторичную об- 
мотку трансформатора Т1) к общей шине КАНАЛ ОБРАТНО- 
ГО КОНТРОЛЯ данной ОУС'. Одновременно реле К! блокиру- 
ется по цепи: 

8.5. Плюс источника 12 В — корпус — обмотка реле К! 
в блоке контроля — замкнутые контакты 11, 10 реле К1— 
диод У! — замкнутые контакты 3, | реле К14 на панели пе- 
рехода — минус источника 12 В. 

Аналогично при поступлении с ЦСПВ команд 39—41 в дешиф- 
раторе команд АУС-И сработают выходные реле КЗЗ—К53, а в 
блоке контроля — реле К2—К4. Сработав и блокировавшись по 
цепи, аналогичной цепи 8.5, контакты названных реле подклю- 
чат каналы обратного контроля усилителей 2—4 к общей шине 
канала обратного контроля данной ОУС. Реле К1—К4 в блоке 
контроля останутся в сработавшем состоянии до тех пор, пока с 
ЦСПВ не поступит команда 45. 

‚‹ Дистанционное подключение каналов обратного контроля пе- 
редатчиков П (или ИП) программы вещания. При поступлении с 
ЦСПВ команды 43 (или 44) в дешифраторе команд АУС-И сра- 
батывает выходное реле КЗб (или КЗ7), а в блоке контроля — ре- 
ле К5 (или Кб). При срабатывании реле К5 (или Кб) его контак- 
ты 4, 7 и 5, 8 подключат канал обратного контроля П (или Ш) 
программы вещания к входу усилителя контроля. Одновременно 
реле К5 (или Кб) в блоке контроля блокируется по цепи: 
8.6. Плюс источника 12 В — корпус — обмотка реле К5 
(или Кб) в блоке контроля — замкнутые контакты 11, 10 ре- 
ле К5 (или Кб) — диод У5 (или \6) — контакты 3, 1 реле 
К14 на панели перехода — минус источника 12 В. 

При поступлении команды 43 (или 44) на панели дешифра- 
тора сработает реле К44, а в блоке контроля — реле К8. Цепь 
питания обмотки реле К44 на панели дептифратора: 

8.7. Плюс источника 12 В — корпус — обмотка реле К44 — 
замкнутые контакты 6, 7 выходного реле дешифратора К3Зб6 
(или КЗ7) — минус источника 12 В. 

При срабатывании реле К44 его контакты 5, 4 подключат на- 
пряжение питания (60 В) усилителя контроля. Одновременно ре- 
ле К44 на панели дешифратора блокируется по цепи: 


1 О подключении всех нндивидуальных каналов обратного контроля ОУС к 
‚общей шине КАНАЛ ОБРАТНОГО КОНТРОЛЯ см. в 3.3. 
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Рис. 8.2. Схема дистанционного подключения цепей обратного контроля 
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8.8. Плюс источника 12 В — корпус — обмотка реле К44 — 
замкнутые контакты 2, | реле К44 — контакты 3, | реле К14 
на панели перехода — минус источника 12 В. 


Цепь питания обмотки реле К8 в блоке контроля: 


8.9. Плюс источника 12 В — корпус — обмотка реле 
КЗ — контакты 1, 2 реле К5 (или Кб) в блоке контроля — 
контакты 3, 1 реле К14 на панели перехода — минус источ- 
ника [2 В. 


При срабатывании реле К8 его контакты 1, 4 и 2, 5 подклю- 
чат выход усилителя контроля через согласующий трансформа- 
тор Т2 и корректирующий контур к каналу обратного контроля 
ОУС. 

Дистанционное подключение выхода приемника. При посту- 
плении команды 42 в дешифраторе команд АУС-И сработает вы- 
ходное реле КЗ8, а в блоке контроля — реле К7. При срабатыва- 
нии реле К7 его контакты подключат выход приемника к входу 
усилителя контроля. Одновременно реле К7 блокируется по цепи: 


8.10. Плюс источника 12 В — корпус — обмотка реле 
К7 — замкнутые контакты 1, 2 реле К7 — контакты 3, 1 ре- 
ле К!4 на панели перехода — минус источника 12 В. | 
При поступлении команды 42 в дешифраторе команд АУС-И 
сработает реле К44, а в блоке контроля — реле К8 и их контакты 
осуществят включения, описанные выше. Цепь питания обмотки 
реле К44 на панели дешифратора: 
8.11. Плюс источника 12 В — корпус — обмотка реле 
К44 — диод \40 — замкнутые контакты 3, 4 выходного реле 
К38 дешифратора — минус источника 12 В. 
Сработав, реле К44 блокируется по цепи 8.8. Цепь питания 
обмотки реле К8 в блоке контроля: 


8.12. Плюс источника 12 В — корпус — обмотка реле 
КЗ — контакты 10, 11 реле К7 в блоке контроля — контакты 
3, 4 реле дешифратора КЗ8 — минус источника 12 В. 
Сработав, реле КЗ блокируется по цепи: 
8.13. Плюс источника 12 В — корпус — обмотка реле К8 — 
контакты 10, 1] и 1, 2 реле К7 в блоке контроля — контакты 
3, | реле К!14 на панели перехода — минус источника 12 В. 
Чтобы разблокировать реле К1—К8 в блоке контроля и реле 
К44 в длешифраторе команд, с ЦСПВ на ОУС необходимо послать 
команду 45. При поступлении этой команды в дешифраторе команд 
АУС-И сработает выходное реле К45, а на панели перехода — 
реле К!4, обмотка которого получит питание по цепи 5.6. При 
срабатывании реле К14 на панели перехода его контакты 4, 6 
разомкнутся и разблокируют реле аварии К! в блоке контроля 
состояния и квитанций АУС-И (см. 5.2), а контакты 1, 3 разом- 
кнутся и разблокируют реле К1—К8 в блоке контроля и реле К44 
в дешифраторе команд. В результате схема контроля вернется в 
исходное положение. 
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Рис. 8.3. Схема дистанционного управления выходными контакторами 
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8.3. ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ВЫХОДНЫМИ ТРАКТАМИ 
ОПОРНОЙ УСИЛИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ 


Из предыдущего известно, что посылая с ЦСПВ пооче- 
редно команды 31—34 (см. 3.4), можно принудительно размы- 
кать цепи питания обмоток выходных контакторов К1, К2, КЗ или 
К4, смонтированных на панели контакторов АУС-И. Чтобы снова 
замкнуть цепи обмоток названных контакторов, с ЦСПВ посы- 
лают команду 35. 

Рассмотрим на примере выходного контактора К1, как осу- 
ществляется размыкание цепи питания его обмотки при поступ- 
лении команды 31 (рис. 8.3). При поступлении команды 31 в деё- 
шифраторе команд АУС-И срабатывают входные реле К48, К52, 
К54 и их контакты включают питание обмотки выходного реле 
дешифратора К27. При срабатывании выходного реле К27 деши- 
фратора его контакты 3, 4 включат напряжение питания обмотки 
реле К7 на панели перехода, которое при этом сработает и 
блокируется через собственные контакты 2, | и замкнутые кон- 
такты 2, | выходного реле КЗ1 дешифратора. Одновременно при 
срабатывании реле К7 на панели перехода его контакты 4, 5 
замкнутся и включат напряжение питания обмотки реле К] на па- 
нели управления. Последнее сработает, и его контакты 4, 3 ра- 
зомкнут цепь питания обмогки выходного контактора К] на па- 
нели контакторов АУС-И. Контактор К1 при этом вернется в 
исходное состояние, и его контакты 11, 12 разомкнут цепь пита- 
ния обмотки реле К5 готовности усилителя 1. Реле К5, в свою 
очередь, вернется в исходное состояние, и его контакт | переклю- 
чится с контакта 2 на контакт 3'. При этом создается следующая 
цепь питания обмотки реле К45 на панели перехода: 

- 8.14. Плюс источника 12 В — корпус — контакты 7, 9 реле 
К21 в обходном устройстве — контакты 1, 3 реле Кб на па- 
нели контакторов — обмотка реле К45 на панели перехода — 
конденсатор С28 — минус источника 12 В. 

Реле К45, через обмотку которого потечет зарядный ток кон- 
денсатора С28, сработает, и его контакты 5, 4 кратковременно 
подключат плюс источника 12 В (корпус) через контакты 7, 8 
сработавшего реле К7 на панели перехода к общей шине КВИ- 
ТАНЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ данной ОУС. Соответственно на 
ЦСПВ будет послана квитанция выполнения, информирующая об 
исполнении команды 31 на ОУС. 

При поступлении на ОУС команд 32, 33 или 34 в дешифрато- 
ре команд АУС-И соответственно сработают выходные реле К?28, 
К29 или КЗО, а на панели перехода — реле К8, КЭ или К1О, ко- 
торые при этом блокируются через собственные контакты 2,1 и 


' Напомним, что контакты 1, 2, 3 реле К5 используются и для выдачи 
квитанций состояния | и 2, информирующих о том, включен или выключен 
усилитель | (см. 5.1). 
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контакты 2,1 выходного реле КЗ1 дешифратора. При срабатыва- 
нии реле К8, КЭ или КО их контакты 4, 5 включат питание об- 
моток реле К2, КЗ или К4 на панели управления. Последние сра- 
ботают, и их контакты 4, 3 размокнут цепь питания обмоток вы- 
ходных  контакторов К2, КЗ или КА на панели  контакторов 
АУС-И. В результате выходные контакторы К2, КЗ, или К4, а зна- 
чит, и реле готовности Кб, К7 или КЗ вернутся в исходное состо- 
яние. При этом на панели перехода сработают реле К46, К47 или 
К48, обмотки которых получат питание по цепи, аналогичной це- 
пи 8.14. При срабатывании реле К46, К47 или К48 на панели пе- 
рехода их контакты 5, 4 кратковременно подключают плюс ис- 
точника 12 В (корпус) через контакты 7, 8 сработавших реле. КЗ, 
К9 или К1О на панели перехода к общей шине КВИТАНЦИЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ОУС. Соответственно на ЦСПВ при этом будет 
послана квитанция выполнения, информирующая об исполнении 
команд 32, 33 или 34 на ОУС. 

При поступлении с ЦСПВ команды 35 в дешифраторе 
команд АУС-И сработает выходное реле КЗ! и его разомкнув- 
шиеся контакты |, 2 одновременно разблокируют реле КТ, К&, 
К9 и К!О на панели перехода, в результате схема вернется в ис- 
ходное положение. Как следствие, на ОУС сработают выходные 
контакторы К1—К4 работающих усилителей, а значит, и их реле 
готовности Кэ—К8. При этом контакты 7, 8 сработавших реле 
готовности КэЭ—К8 создадут следующую цепь питания обмотки 
реле К49 на панели перехода: 

8.15. Плюс источника 12 В — корпус — контакты 7, 8 
реле К5—К8 — замкнутые контакты 10, 12, реле К7, К8, К9 
и К!0О на панели перехода — обмотка реле К49 на панели 
перехода — конденсатор С32 — минус источника 12 В. 

При срабатывании реле К49 на панели перехода, через обмот- 
ку которого потечет зарядный ток конденсатора `С32, его контак- 
ты 9, 4 кратковременно подключат плюс источника 12 В (корпус) 
к общей шине КВИТАНЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ данной ОУС. Со- 
ответственно на ЦСПВ при этом будет послана квитанция вы- 
полнения, информирующая об исполнении команды 35 на ОУС. 


Глава 9 


ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ В АППАРАТУРЕ 
ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЯ И ТЕЛЕСИГНАЛИЗАЦИИ 


9.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 


Практика эксплуатации станций ПВ показала, что са- 
мые незначительные и легко устранимые повреждения аппара- 
туры могут иногда послужить причиной длительных остановок в 
ее работе, если поиск неисправностей будет бессистемным. По- 
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этому выявление причин неисправностей в аппаратуре ТУ-ТС 
должно проводиться на основе логического анализа их признаков. 
Это позволяет быстрее и надежнее проводить поиск, скорее уст- 
ранять повреждения. 

На ЦСПВ обслуживающий персонал дежурит круглосуточно, 
а на ОУС — выезжает только при необходимости проведения пла- 
новых или аварийно-восстановительных работ. Поэтому при по- 
иске неисправностей сначала нужно убедиться в том, что на са- 
мой ЦСПВ аппаратура работает нормально, а уже затем толь- 
ко принимать решение о целесообразности направления персона- 
ла на ОУС. 

В помощь персоналу, обслуживающему аппаратуру ТУ-ТС, 
разработаны технологические карты логического поиска неисправ- 
ностей (приложение 2), которые позволяют путем последователь- 
ного анализа признаков выявить причины нарушения обмена сиг- 
налами команд управления и контроля между ЦСПВ и ОУС. Чи: 
тая технологическую карту и выполняя содержащиеся в ней ин- 
струкции, последовательно переходя от пункта к пункту, можно 
быстро и с высокой степенью достоверности определить повреж- 
денный участок тракта или какую-либо другую неисправность в 
‚ ЩУ, АКУ или АУС-И. 

Навыками уверенного поиска неисправностей в аппаратуре 
ТУ-ТС персонал станций ПВ может овладеть лишь при условии 
надежного знания схем и режимов работы всей аппаратуры в 
целом. Поэтому пользоваться картами рекомендуется после пред- 
варительного подробного изучения технической документации и 
предыдущих глав данного учебного пособия. 


9.2. ПОЯСНЕНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ 
КАРТАМ № 1—16 ЛОГИЧЕСКОГО ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ 


Пояснение к технологической карте № 1. Данная кар- 
та вместе с картами № 2—4 объединяет поиск неисправностей в 
тракте передачи сигнала НОРМА с ОУС на ЦСПВ. Карта № 1, 
по существу, является картой логического отбора предполагае- 
мых участков неисправностей в проверяемом тракте. Чтобы ис- 
ключить ложный выезд персонала на ОУС, в карте № | рекомен- 
дуется прежде всего прослушать на ЦСПВ, поступает ли с ОУС 
сигнал генератора НОРМА. Если такой сигнал есть на вводе ли- 
нии ТУ-ТС, то это означает, что проверяемый тракт со стороны 
ОУС и сама линия ТУ-ТС исправны. Поэтому после проверки ис- 
правности лампочки НОРМА (перегорание сигнальных лампо- 
чек — явление довольно частое в практике эксплуатации) перехо- 
дят к отысканию неисправности проверяемого тракта уже непо- 
средственно на ЦСПВ с помощью карт № 2 и 3. Если же сигнал 
генератора НОРМА на ЦСИВ не прослушивается, то на 
ОУС отправляют обслуживающий персонал и одновременно уточ- 
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няют, исправен ли тракт линии ТУ-ТС. Для этого переключают 
каналы ТУ-ТС с основной линии СЛ6б на резервную СЛ5 — линию 
обратного контроля (см. 3.6). Если при этом сигнал НОРМА на 
ЦСПВ появится, то необходимо прежде всего проверить совмест- 
но с персоналом, приехавшим на ОУС, исправность линии ТУ-ТС. 
Если линия исправна, то уже на самой ОУС в аппаратуре АУС-И 
проверяют цепи [и 2, показанные на карте № 1. Вторичную об- 
мотку (выводы 1—3) трансформатора Т1 и первичную (выводы 
1-4) трансформатора ТЗ в блоке входного устройства (БВУ) в 
данном случае проверять не надо. Это обусловлено тем, что на- 
званные обмотки входят в общий тракт ТУ-ТС на ОУС (вклю- 
чая и тракт передачи команд управления) как при работе с ос- 
новной линии ТУ-ТС, так и при переводе каналов ТУ-ТС на ли- 
нию обратного контроля. Отличие здесь будет только в одном: 
при работе по основной линии вывод 4 трансформатора ТЗ соеди- 
няется с корпусом через контакты 4, 6 реле К|, находящиеся в 
исходном состоянии, и резистор №5 (см. 3.6, цепь 3.10), а при ра- 
боте по линии обратного контроля — через контакты 8, 7 срабо- 
тавшего реле К1, обмотку (выводы 1, 6) трансформатора Т2 и 
контакты 10, 11| реле КГ (см. 3.6, цепь 3.13). Если же сигнал 
НОРМА не появится на ЦСПВ и после того, как каналы ТУ-ТС 
будут переключены на линию СЛ5, то дальнейшее отыскание не- 
исправности проверяемого тракта проводят уже непосредственно 
на ОУС, руководствуясь картой № 4. 


Пояснение к технологической карте № 2. Из 5.2 и рис. 5.1 из- 
вестно, что сигнал НОРМА и сигналы квитанций выполнения ко- 
манд |1—35 проходят на ЦСИПВ по одному и тому же тракту 
вллоть до выхода усилителя сигналов контроля, размещенного 
в блоке фильтра состояния и квитанций (БФСК) аппаратуры 
АКУ. Поэтому, чтобы уточнить участок неисправности тракта 
сигнала НОРМА, прежде всего посылают на ОУС одну или не- 
сколько команд |1—35 и проверяют, поступят ли при этом на 
ЦСПВ сигналы квитанций выполнения. 


Вариант 1. Сигналы квитанций выполнения поступают. В 
этом случае в АКУ заменяют основной БФСК данной ОУС ма 
одноименный блок другой ОУС. Если после замены БФСК лам- 
почка НОРМА засветится, то это будет означать, что тракт сиг- 
нала НОРМА неисправен именно в замененном блоке БФСК. По- 
этому в данном блоке следует проверить исправность самого 
фильтра НОРМА, цепь 5, соединяющую его вход с выходом уси- 
лителя сигналов контроля, и цепь 4, по которой подключается 
плюс источника 24 В (корпус) через контакты 1, 2 реле К! к 
контакту бв разъема Х|! заменяемого БФСК (реле К! при нор- 
мальной работе фильтра НОРМА должно срабатывать и замы- 
кать свои контакты 1, 2). Проверять в данном случае усилитель 
контроля и цепь 6 не надо, так как они являются общим участ- 
ком тракта как для сигнала НОРМА, так и для сигналов кви- 
танций выполнения, которые при варианте | поступают нормаль- 
но. Если после замены БФСК лампочка НОРМА не засветится, 
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то единственно возможным вариантом неисправности в данном 
случае может быть только нарушение цепи 3. 

Вариант 2. Сигналы квитанций выполнения на ЦСПВ не 
поступают. В этом случае так же, как и при варианте 1, в АКУ 
заменяют основной БФСК данной ОУС на одноименный ‘блок дру- 
гой ОУС. Но теперь, если появятся сигнал НОРМА и сигналы кви- 
танций выполнения, в заменяемом блоке проверяют уже усили- 
тель сигналов контроля и цепь 6, поскольку они являются общим 
участком тракта как для сигнала НОРМА, так и для сигналов 
квитанций выполнения. При проверке цепи 6 рекомендуется об- 
ратить внимание на контакты 7, 10 и 9, 12 реле К2, замкнутые, 
когда реле находится в исходном состоянии. Напоминаем, что ре- 
ле К2 срабатывает только при поступлении команды ОПРОС 
СОСТОЯНИЯ данной ОУС, когда обмотка этого реле получает 
питание по цепи 4.36 (см. 4.5). Если же после замены БФСК сиг- 
нал НОРМА и сигналы квитанций выполнения не появятся, то 
дальнейший поиск неисправности проверяемого тракта следует 
продолжать, уже руководствуясь технологической картой № 3. 

Пояснение к технологической карте № 3. В данном случае 
проверка сводится прежде всего к тому, чтобы уточнить, испра- 
вен ли участок тракта в блоке входной коммутации (БВК), раз- 
мещенном в АКУ. Для этого заменяют данный блок на одноимен- 
ный блок другой ОУС. Если при замене БВК лампочка НОРМА 
не засветится, то проверяют внешние цепи, подключенные к 
БВК, — цепь 7 и цепь 9, а если засветится — то цепь 8 уже в са- 
мом заменяемом блоке БВК. При последнем варианте следует 
обратить внимание на контакты 1, 4 и 3, 6 реле КЗ, замкнутые, 
пока реле находится в исходном состоянии, и контакты 4, 24 и 5, 
25 кнопки 5$, замкнутые, пока кнопка не нажата. Напоминаем, 
что реле КЗ кратковременно срабатывает только на время посыл- 
ки любой из 45 команд на данную ОУС (см. 4.2, цепь 4.6), а 
кнопка $ нажимается только при дистанционном переключении 
каналов ТУ-ТС с основной линии ТУ-ТС на линию обратного кон- 
троля (см. 3.6). 

Пояснение к технологической карте № 4. Для уточнения уча- 
стка неисправности проверяемого тракта на ОУС необходимо с 
ЦСПВ выборочно послать команды 1—35 и проверить совместно 
с персоналом ОУС, исполняются ли посланные команды. 


Вариант 1. Команды на ОУС не исполняются. Это озна- 
чает, что на ОУС неисправен общий участок тракта ТУ-ТС как 
для сигналов команд, поступающих с ЦСПВ на ОУС (см. 4.2), 
так и для сигналов, поступающих с ОУС на ЦСПВ (см. гл. 5). 
Таким участком являются вторичная обмотка (выводы 1—3) 
трансформатора Т1, первичная обмотка (выводы 1—4) трансфор- 
матора ТЗ и цепи, соединяющие эти обмотки. 


Вариант 2. Команды управления на ОУС исполняются, и 
квитанции выполнения на ЦСПВ поступают. Из 5.2 известно, что 
генераторы НОРМА/АВАРИЯ и КВИТАНЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
смонтированы в одном блоке контроля состояния и квитанций 
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(БКСК). Выходы названных генераторов и шины питания —12 В 
соединены параллельно. Поэтому если сигналы квитанций выпол- 
нения поступают на ЦСПВ, а сигнал НОРМА не поступает, то 
неисправность надо искать либо в самом генераторе НОР- 
МА/АВАРИЯ, либо в цепи 13, соединяющей его выход с общим 
выходом БКСК (контакты 7а, 7в разъема ХГ), либо в цепи 14, 
соединяющей шину питания генератора НОРМА/АВАРИЯ с кон- 
тактом За разъема Х! БКСК, куда подключен минус источника 
12 В. 


Вариант 3. Команды на ОУС исполняются, но квитанции 
выполнения на ЦСПВ не поступают. Из гл. 5 известно, что уси- 
литель квитанций АУС-И, а также его входная и выходная цепи 
являются общим участком как для сигнала НОРМА и сигналов 
квитанций выполнения, так и для сигналов квитанций состояния. 
Поэтому чтобы уточнить участок неисправности в проверяемом 
тракте, с ЦСПВ на ОУС посылают команду ОПРОС СОСТОЯ- 
НИЯ (см. 5.1) и проверяют светятся ли на табло ПЦУ лам- 
почки квитанций состояния. Если названные лампочки не светят- 
ся, ТО это означает, что на ОУС неисправен общий участок трак- 
та для всех сигналов, передаваемых с ОУС на ЦСПВ. Таким уча- 
стком может быть усилитель квитанций АУС-И, его входная 
цепь 11| или выходная цепь 10. Если же при посылке с ЦСПВ 
команды ОПРОС СОСТОЯНИЯ лампочки квитанций состояния 
на табло ПЦУ светятся, то неисправность может быть либо в це- 
пи 12, соединяющей блок усилителя квитанции с БКСК, либо в це- 
пи, соединяющей блок усилителя квитанции с БКСК, либо в цепи 
15, по которой на БКСК подается минус источника 12 В через 
замкнутые контакты 4, 6 реле К15 на панели перехода, находя- 
щегося в исходном состоянии. Напоминаем, что реле К15 сраба- 
тывает только при опросе состояния ОУС, когда обмотка этого 
реле получает питание по цепи 6.4 (см. 6.1). 


Пояснение к технологической карте № 5. При данном вариан- 
те неисправности прежде всего выясняют, исполняются ли вооб- 
ще на ОУС команды, посылаемые с ЦСПВ. Если на ОУС обслу- 
живающий персонал отсутствует, то узнать, исполняются ли на 
ОУС посылаемые команды, можно, например, следующим обра- 
зом. Нужно включить дистанционно с ЦСПВ усилители 1—4 на 
ОУС (если они выключены), подать на эти усилители сигнал | 
программы вещания, а затем, выждав время (1 мин), необходи- 
мое для включения усилителей, дистанционно прослушать обрат- 
ный контроль с выхода каждого из усилителей (см. 2.5). Очевид- 
но, что если обратный контроль усилителей не будут прослуши- 
ваться, то это ‘будет означать, что команды на ОУС не исполня- 
ются. Если команды не исполняются, то неисправность отыскивают 
по картам № 9 и 10. Если команды исполняются, то сначала про- 
веряют на ЦСПВ лампочку КВИТАНЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ дан- 
ной ОУС на табло ПЦУ, а уже затем, если лампочка исправна, 
заменяют в АКУ БФСК данной ОУС на одноименный блок другой 
ОУС. Если при этом квитанции выполнения начнут поступать на 
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ЦСПВ, то, поскольку лампочка НОРМА светится и соответствен- 
но усилитель сигналов контроля, а также все предшествующие ему 
цепи исправны, в заменяемом блоке БФСК — проверяют только 
фильтр КВИТАНЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ и цепи 17, 18. Если же 
при замене БФСК квитанции выполнения поступать на ЦСИВ не 
будут, то проверяют цепь 16, а в случае ее исправности дальней- 
ший поиск проводят уже на ОУС по технологической карте № 6. 


Пояснение к технологической карте № 6. При данном вариан- 
те неисправности прежде всего проверяется работоспособность са- 
мого генератора КВИТАНЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ в БКСК, для че- 
го контакт эв разъема Х| этого блока соединяют с корпусом. 
Напоминаем, что названный контакт разъема по цепи 22 соеди- 
нен с общей шиной КВИТАНЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ, к которой 
после исполнения каждой из команд |—-35 подключается корпус 
(см. 5.2). Поэтому если при подключении корпуса к контакту 5в 
разъема ХГ БКСК лампочка КВИТАНЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ за- 
светится, то это будет означать, что неисправна цепь 22. Прове- 
ряя эту цепь, следует обратить внимание на контакты 1, 3 реле 
К55 на панели перехода, замкнутые, пока это реле находится в 
исходном состоянии. Реле К55, как это известно из предыдуще- 
го, срабатывает только при опросе состояния ОУС (см. 6.1). Ес- 
ли же при подключении корпуса к контакту эв разъема Х1 БКСК 
лампочка КВИТАНЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ на табло ПЦУ не за- 
светится, то поскольку сигнал НОРМА на ЦСПВ поступает, а ге- 
нераторы НОРМА/АВАРИЯ и КВИТАНЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ на 
ОУС размещены в одном блоке и их цепи выхода и питания сое- 
динены параллельно, неисправность в данном случае надо ис- 
кать либо в самом генераторе КВИТАНЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ, 
либо в цепях 19, 20, 21. 


Пояснение к технологической карте № 7. Для уточнения уча- 
стка неисправности проверяемого тракта аварийной сигнализации 
необходимо прежде всего, чтобы персонал ОУС проимитировал 
поступление сигнала аварии на ЦСПВ. Для этого достаточно ли- 
бо открыть входную дверь ОУС, либо включить на самой ОУС 
один из усилителей Г программы вещания. И в том и в другом слу- 
чае к общей шине АВАРИЯ данной ОУС подключится корпус. В 
первом случае — на все то время, пока будет открыта дверь (см. 
5.1), а во втором — кратковременно (см. 7.1). Если цепь 24 ис- 
правна, то в БКСК сработает реле аварии К! и засветится лам- 
почка АВАРИЯ (см. 5.2). Установив, что цепь 24 исправна, опре- 
деляют, следует ли затем на ОУС проверять цепь 23 или же сра- 
зу переходить к отысканию неисправности в трактах ЦСПВ. Оп- 
ределяют это по такому признаку. Если при имитации на ОУС 
сигнала аварии лампочка НОРМА на табло ПЦУ не погаснет, то 
это будет означать, что частота сигнала генератора НОР- 
МА/АВАРИЯ не изменилась и осталась равной 1300 Гц и, следо- 
вательно, конденсатор СЗ к схеме этого генератора не подклю- 
чился. При таком признаке проверяют цепь 23, в том числе ис- 
правность конденсатора СЗ, и контакты 3, 4 реле аварии К], ко- 
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торые при срабатывании реле должны замкнуться. Если же при 
имитации сигнала аварии лампочка НОРМА на ПЦУ погаснет, 
то это будет означать, что частота генератора НОРМА/АВАРИЯ 
изменилась в результате подключения к схеме этого генератора 
конденсатора СЗ. Следовательно, цепь 23 проверять не надо, а 
дальнейший поиск неисправности необходимо продолжать уже 
на ЦСПВ, пользуясь технологической картой № 8. | 
Пояснение к технологической карте № 8. После проверки на 
ЦСПВ лампочки АВАРИЯ данной ОУС и в случае ее исправно- 
сти в АКУ заменяют блок фильтра состояния и квитанций 
(БФСК) данной ОУС на одноименный блок другой ОУС. Если 
при этом лампочка АВАРИЯ засветится, то, поскольку лампочка 
НОРМА до имитации аварии светилась и соответственно усили- 
тель сигналов контроля и все предшествующие ему цепи были 
исправны, в заменяемом блоке БФСК проверяют только исправ- 
ность фильтра АВАРИЯ и цепи 26, 27. Если же при замене 
БФСК лампочка авария не засветится, то проверяют цепь 25. 


Пояснения к технологической карте № 9. Для исключения 
ложного выезда персонала на ОУС прежде всего убеждаются в 
том, что лампочка НОРМА на табло ПЦУ светится. Затем, если 
названная лампочка светится, приступают к проверке тракта на 
ЦСПВ. Поскольку команды не исполняются только на одной“ 
ОУС, а на остальных исполняются, то проверять общий тракт пе- 
редачи сигналов команд с ПЦУ на контакты выходной гре- 
бенки Х42-[У в АКУ не надо. Очевидно, что в данном случае 
на ЦСПВ нарушение проверяемого тракта может быть только в 
цепи 30. Но в цепь 30 включены контакты реле К2 и КЗ, смонти- 
рованные в БВК, и эти реле должны срабатывать при посылке 
на данную ОУС команд управления (см. 4.2). Поэтому прежде 
всего следует убедиться в том, что названные реле при посылке 
команд срабатывают. | 


Для удобства проведения такой проверки рекомендуется вме- 
сте с кнопкой ВЫБОР ОУС (при нажатии которой в БВК сра- 
батывает реле К2) нажать на ПЦУ еще и кнопку НАСТРОЙКА 
(см. рис. 4.1). В результате этого реле КЗ сработает не кратко- 
временно, а будет находиться в сработавшем состоянии все то 
время, пока в таком же состоянии будет находиться и реле К2. 
О срабатывании реле К2 узнают по свечению лампочки № данной 
ОУС, напряжение питания на которую подключается через кон- 
такты 10, 11 реле К2. Поэтому если при нажатии кнопки ВЫБОР 
ОУС названная лампочка не засветится, то это будет означать, 
что реле К2 не сработало и, следовательно, неисправна цепь 99 
питания обмотки этого реле. О срабатывании реле КЗ можно су- 
дить по следующему признаку. Если при нажатии на ПЦУ кноп- 
ки НАСТРОЙКА и при том условии, что реле К2 сработало, лам- 
почка НОРМА погаснет, то это будет означать, что реле КЗ срабо- 
тало и его контакты 1, 4 и 3, 6 разомкнулись и отключили линию 
ТУ-ТС от усилителя сигналов контроля (см. 5.2). Если же при дан- 
ном варианте лампочка НОРМА не погаснет, то это будет свиде- 
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тельствовать о том, что реле КЗ не сработало и цепь 28 питания 
обмотки этого реле нарушена. Убедившись в том, что реле К2 и КЗ 
в данном БФСК срабатывают нормально, следует проверить с по- 
мощью головных телефонов, прослушиваются ли на ЦСПВ сигна- 
лы генераторов, из которых сформирована посылаемая команда, 
непосредственно на вводе линии ТУ-ТС данной ОУС. Если сигна- 
лы команд не прослушиваются, то проверяют цепь 30, обратив 
‘особое внимание на контакты 1, 2 реле К2 и контакты 1, 4 и 2, 5 
реле КЗ, которые должны замкнуться при срабатывании этих ре- 
ле. Если сигналы команд на вводе линии ТУ-ТС прослушивают- 
ся, то дальнейший поиск неисправности проверяемого тракта про- 
водят уже на ОУС, руководствуясь технологической картой № 10. 


Пояснения к технологической карте № 10. В данном случае 
можно наблюдать два варианта неисправности. Во-первых (вари- 
ант |), неисправность усилителя команд АУС-И и его цепей входа 
(цепь 31) и выхода (цепь 32) и, во-вторых (вариает 2), наруше- 
ние общих цепей питания обмоток входных и выходных реле деши- 
фратора (см. 4.4). Если лампочки в соответствующих фильтрах 
АУС-И при посылке команд не будут светиться, то это будет сви- 
детельствовать о том, что имеет место вариант 1, а если будут нор- 
мально светиться — то вариант 2. Проверять работу самих фильт- 
ров Ф|1 —Ф8 в этом случае не надо, так как каждый из этих филь- 
тров смонтирован в отдельном блоке, а согласно заданным услови- 
ям возможность возникновения одновременно двух вариантов неис- 
поавностей исключается. Можно лишь рекомендовать следующее: 
при проверке цепи 32 необходимо убедиться в том, что сигналы 
команд на вход всех фильтров (контакты [а, 1в разъема Х1) посту- 
пают нормально. 

Пояснение к технологической карте № 11. Здесь прежде всего 
уточняют, исполняются ли остальные команды на ОУС. Если 
команды исполняются, то обращают внимание на чисто внешний 
признак: не светится ли при поступлении команды [| кроме лам- 
почек фильтров Ф1, Ф2, ФЗ дополнительно лампочка (или лам- 
почки) других фильтров. Если светится, то это будет означать, 
что данный фильтр (или фильтры) расстроен и соответственно 
пропускает «чужую» частоту. В результате транзистор \60 уст- 
ройства защиты дешифратора закроется, ‘обмотки всех входных 
реле дешифратора перестанут получать минус источника 24 В и 
команда | исполнена не будет (см. 4.4). Если же при поступле- 
нии команды | светятся только лампочки фильтров Ф1, Ф2 и ФЗ, 
то производят последовательную проверку всех элементов схемы, 
которые участвуют в исполнении команды 1. Так, прежде всего 
проверяют, сработало ли реле К] на панели перехода, контакты 
9, 10 которого непосредственно осуществляют включение усили- 
теля 1. Если это реле сработало, то, прежде чем заняться провер- 
кой цепи 35, следует убедиться в том, что усилитель 1 исправен, 
для чего пробуют включить его на самой ОУС. При проверке це- 
пи 35 рекомендуется обратить особое внимание на контакты 9, 
10 реле К] на панели перехода. Эти контакты должны быть зам- 
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о кнуты, когда реле сраоотало. Если при проверке реле К! на па- 


нели перехода окажется, что это реле при поступлении команды 
1 не сработало, то уточняют, сработало ли выходное реле К] на 
панели дешифратора. Если сработало, то проверяют цепь 33, а 
если находится в исходном состоянии, то проверяют исправность 
_ цепи питания выходного реле дешифратора К! (см. 4.4, цепь 
4.20). Может быть и так, что при поступлении команды | усили- 
тель будет поочередно включаться, а затем выключаться. Это 
будет означать, что реле К! на панели перехода не блокируется. 
В этом случае необходимо проверить цепь 34, обратив внимание 
на контакты 4, 5 реле К]! на панели перехода, которые должны 
замкнуться при срабатывании этого реле, а также на контакты 
1, 2 реле К2 на панели дешифратора, которые должны быть 
замкнуты, пока это реле находится в исходном состоянии (см. 
га). 

Пояснения к технологической карте № 12. Прежде всего прове- 
ряют, включился ли усилитель 1 по команде 1. Если включился, 
то дистанционно включив с ЦСПВ, его снова включают уже на 
самой ОУС. Поясним, для чего это нужно делать. Дело в том, что 
цепь 37 является общим участком тракта как для сигнала кви- 
танции о выполнении команды |, посланной с ЦСПВ дистанци- 
онно, так и для сигнала аварии, который посылается на ЦСПВ, 
если усилитель включают на самой ОУС (см. 7.1). Поэтому если 
сигнал аварии поступит на ЦСПВ при местном включении усили:. 
теля, то цепь 37 проверять не надо, а следует только проверить, 
замкнулись ли контакты 1, 2 реле К] на панели перехода, а так- 
же цепь 36, которая соединяет контакт | этого реле с общей шиной 
КВИТАНЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ. Если же при местном включе- 
нии усилителя | сигнал аварии на ЦСПВ не поступит, то необхо- 
димо проверить, срабатывает ли кратковременно реле 'К18 на 
панели перехода после исполнения команды 1. Если реле сраба- 
тывает, то проверяют цепь 37. Здесь особое внимание следует 
обратить на состояние контактов 4, 5 реле К18 на панели перехо- 
да. Эти контакты должны замыкаться при срабатывании ‘реле 
К18, а при его выключении — размыкаться. Если же окажется, 
что после исполнения команды | реле К18 на панели перехода не 
срабатывает, то проверяют цепь 38, исправность конденсатора 


С1, а также замкнулись ли контакты С4, Л4 контактора накала 
усилителя 1. 


Пояснение к технологической карте № 13. Поскольку при дан- 
ном варианте неисправности на ОУС № | не исполняется ни од- 
на из команд, частотный код которых содержит частоту генера- 
тора Г1 на ЦСПВ, то в этом случае может быть либо неисправен 
фильтр Ф1, настроенный на частоту генератора Г], либо неис- 
правна индивидуальная цепь питания входного реле дешифрато- 
ра К47, включая и само это реле. Распознают данный вариант 
неисправности по следующему признаку: светится ли при поступ-. 
лении команды, содержащей сигнал генератора Г], лампочка: 
фильтра Ф1. Если не светится, то это означает, что фильтр Ф1 
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неисправен, а если светится, то проверяют цепь 39, а также ис- 
правность реле К47 и конденсатора С1. 


Пояснение к технологической карте № 14. Поскольку коман- 
ды с ЦСПВ не поступают ни на одну ОУС, то неисправность мо- 
жет быть только в ПЦУ или в отдельных цепях, соединяющих 
ПЦУ со стативом АКУ. При данном варианте прежде всего неё- 
обходимо проверить, прослушиваются ли на гнезде Хб ПЦУ сиг- 
налы передаваемых команд. Если нет, то это означает, что пов- 
режден общий участок тракта, по которому проходят сигналы 
команд: усилитель команд, его входная цепь 40 или выходная 
цепь 41. Исправность элементов схемы генераторов Г1—Г8 в дан- 
ном случае проверять не надо, так как возможность возникнове- 
ния одновременно двух вариантов неисправностей (в нашем слу- 
чае в нескольких генераторах) исключается. Однако проверить, 
поступает ли минус источника 12 В в схему генераторов Г1—Г8, 
следует, так как эта цепь является общей для названных гене- 
раторов. Если же сигналы передаваемых команд на гнезде Хб 
прослушиваются, то необходимо уточнить, исправны ли цепи 43 
и 44, по которым при посылке любой из 45 команд кратковремен- 
но подключается плюс источника 24 В (корпус) на обмотки реле 
КЗ, установленных в БВК каждой из ОУС (см. 4.2). Чтобы опре- 
делить исправность цепей 43 и 44, посылают на какую-либо ОУС 
команду управления и проверяют, будет ли при этом гаснуть 


лампочка НОРМА этой ОУС. Если лампочка погаснет, то это бу- 
дает означать, что реле КЗ в БВК данной ОУС сработало и, сле- 
довательно, цепи 43 и 44 исправны. Тогда проверяют цепь 42, по 
которой сигналы команд (уже после гнезда Хб) поступают на 
контакты 10, 11 выходной гребенки Х42-[У АКУ, откуда и рас- 
пределяются на все БВК этой АКУ. Если цепь 42 справна, то 
рекомендуется проверить настройку и уровень сигнала на выхо- 
де каждого из генераторов Г1—Г8. Дело в том, что возможны 
случаи, когда, казалось бы, при полной исправности элементов 
схемы генератора частота его сигнала или уровень на выходе 
«уходят» от номинала. Если же при посылке команды на какую- 
либо ОУС лампочка НОРМА этой ОУС не погаснет, то это будет 
свидетельствовать о нарушении цепи 45 или 44. Для уточнения 
гого, какая именно из этих цепей неисправна, нажимают кнопку 
НАСТРОЙКА на ПЦУ. Если при этом лампочка НОРМА данной 
ОУС погаснет, то это будет означать, что цепь 44 исправна и 
проверить нужно цепь 43, которая соединяет цепочку К100С2 че- 
рез контакты 6, 5 кнопок КОМАНД с корпусом (см. 4. 2). Оче- 
видно, что в этом случае проверяется и исправность самой це- 
почки К100С2. Если же при посылке команды на какую-либо 
ОУС лампочка НОРМА этой ОУС (в то время как кнопка НА- 
СТРОЙКА на ПЦУ будет нажата) не погаснет, то неисправность 
надо искать в цепи 44. Названная цепь заканчивается на контак- 
ге 15 выходной гребенки Х42-ГУ статива АКУ. С этого контакта 
плюс 24 В (корпус), подключаемый при посылке команд или при 
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нажатии кнопки НАСТРОЙКА, поступает на все пять БВК дан- 
ного статива АКУ. 

Пояснение к технологической карте № 15. При данном вари- 
анте неисправности прежде всего определяют, срабатывает ли 
при посылке команды 1 на какую-либо ОУС реле КЗ в БВК дан- 
ной ОУС в стативе АКУ. Если лампочка НОРМА при посылке 
команды 1 на выбранную ОУС не гаснет, то это означает, что 
реле КЗ не срабатывает. Следовательно, цепь 46, по которой по- 
дается плюс источника 24 В (корпус) через контакты 5, 6 кноп- 
ки 5 1.| на цепочку №100С2 (а значит, и на обмотку реле КЗ вы- 
бранной ОУС), неисправна (см. 4.2, цепь 4.6). Если же лампочка 
НОРМА при посылке команды | гаснет, то это означает, что в 
шифраторе команд ПЦУ команда 1 не формируется. Для уточне- 
ния участка повреждения поступают так: не отжимая кнопки 
5 1.1, соединяют с корпусом шину ВХОД 1 шифратора. Если при 
этом команда | на выбранной ОУС исполнится, то это будет оз- 
начать, что повреждена цепь 45, по которой плюс источника 24 В 
(корпус) должен поступать на шину ВХОД 1 шифратора команд 
через контакты 2, 3 нажатой кнопки 5 1.1 (см. 4.1, цепь 4.3). Если 
же при соединении с корпусом шины ВХОД 1 шифратора коман- 
да 1 на выбранной ОУС не исполнится, то это будет свидетель- 
ствовать о повреждении либо диодов \1, \У2, УЗ в шифраторе, 
либо цепей, соединяющих шину ВХОД | шифратора с анодными 
выводами этих диодов, а шины ВЫХОД 1, 2, 3—с катодными 
выводами. Проверять исправность генераторов Г], Г2, ГЗ, а так- 
же цепи, соединяющие генераторы с шинами ВЫХОД 1, 2, 3 ши- 
фратора, в данном случае не надо. Обусловлено это тем, что из 
сигналов названных генераторов формируется не только коман- 
да 1, но и часть остальных команд управления, которые соглас- 
но принятым условиям исполняются на всех ОУС. 

Пояснение к технологической карте № 16. При данной неисправ- 
ности прежде всего уточняем, поступает ли плюс источника 24 В 
(корпус) на шину ВЫХОД | шифратора при посылке команд, 
частотный код которых содержит частоту сигнала генератора Г1. 
Для этого, не отжимая кнопки посылаемой команды (например, 
кнопки 5 1[.1., если посылается команда 1), соединяют с корпусом 
шину ВЫХОД | шифратора. Если при этом команда исполнится, 
то проверяют цепь, соединяющую шину ВЫХОД | с катодными 
выводами соответствующих диодов шифратора команд (см. 4.1, 
рис. 4.3). Если при подключении плюса источника 24 В (корпу- 
са) к шине ВЫХОД 1 шифратора команда исполняться не будет, 
то проверяют исправность генератора Г], а также цепи 47, 48. 
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Глава 10 


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ 
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

И АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ 


10.1. ТРАКТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
И АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ 


Каждая ТП связана с ЦСПВ одной соединительной линией обрат- 
ного контроля, которая со стороны ЦСИВ подключается к одному из десяти 
входов соответствующего статива УКТП-3, а со стороны ТПр—к стативу 
трансформаторной подстанции СТП-3 (рис. 10.1). При необходимости СЛ мо- 
жет быть использована для телефонных переговоров персонала ЦСПВ и ТП. 
При этом элементы схемы обратного контроля как на ТП, так, и в УКТП-3 от 
СЛ отключаются. 

Соединительная линия имеет два искусственных канала, работающих по 
схеме «провод 1 — земля» и «провод 2 — земля», для чего линейные полуоб- 
мотки трансформаторов Тр! как в УКТП-3, так и в СТП-3 разделены конден- 
сатором С1. По физическому каналу СЛ, создаваемому по схеме «провод —про- 
вод», с ТИ на ЦСПВ передаются сигналы обратного акустического контроля Г, 
П и Ш программ вещания, а также сигналы генераторов Г1, Г2, и ГЗ, регист- 
рирующих состояние РФ и ФУЗ данной ТП. Подключение названных сигналов 
к линии СЛ осуществляется на ТП по командам 1—4, автоматически посылае- _ 
мым с ЦСПВ по искусственным каналам линии СЛ'. Если команды посылают- 
ся с ЦСПВ автоматически, то этим обеспечивается непрерывный автоматиче- 
ский контроль работы ТП по четырем параметрам (тракты 1, П и Ш про- 
грамм вещания и состояние линий РФ и ФЗУ). Всего с ЦСПВ на ТП может 
быть передано пять команд, из них пятая (телефонный вызов) посылается при- 
нудительно. Каждая команда, представляющая собой синусоидальный сигнал 
частотой 25 Гц с заданным числом периодов (см. 10.2), поступает на первич- 
`ную обмотку [ трансформатора Тр2 в УКТП-3. Вторичная обмотка И транс- 
форматора Тр2 включена между плюсом источника 60 В (Г) и элементами схе- 
мы устройства сигнализации и переключения МФ данной ТП. Названное уст- 
ройство содержит два идентичных полукомплекта, один из которых подклю- 
чен к искусственному каналу 1 («провод 1 — земля»), а второй — к искусствен- 
ному каналу 2 («провод 2 — земля»). Каждый полукомплект устройства сиг- 
нализации и переключения МФ позволяет принимать с ТИ сигналы, опове- 
щающие о режиме (РАБОТА или РЕЗЕРВ) данной МФ, а также посылать с 
ЦСПВ на ТП как непосредственно с УКТП-3, так и с ПЦУ кратковременную 
команду на переключение этой МФ из одного режима в другой. В то время 
когда МФ находится в режиме работы, в стативе УКТП-3 и на сигнальном 
табло ПЦУ светится лампочка РАБОТА, закрепленная за этой МФ. Всего та- 


1 Данные команды могут посылаться на ТП и не автоматически (см. 10.3). 
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ких лампочек на табло установлено 60 — по числу МФ!. Когда же МФ нахо- 
дится в режиме резерва, в стативе УКТП-3 светится лампочка ИСПРАВНОСТЬ 
данной МФ (на ПЦУ лампочки ИСПРАВНОСТЬ не дублируются). При ава- 
рии МФ в УКТП:-3 и на табло ПЦУ светятся соответствующие лампочки АВА- 
РИЯ. Свечение этих лампочек сопровождается акустическим сигналом, кото- 
рый может быть выключен специальными кнопками на ПЦУ или УКТП:-3. 
Лампочки РАБОТА, ИСПРАВНОСТЬ и АВАРИЯ на рис. 10.1 не показаны. 

Схема статива УКТП-3 предусматривает также ряд возможностей (не рас- 
сматриваемых в данной книге) по выключению сигналов аварии, поступивших 
как с любой МФ, так и с других неисправных трактов. Если искусственные 
каналы СЛ используются для передачи с ТП на ЦСПВ сигналов о режимах 
МФ, тд каждый из этих каналов со стороны УКТП-3- подключен через элемен- 
ты схемы «своего» полукомплекта сигнализации и вторичную обмотку П транс- 
форматора Тр2 (являющуюся общим участком цепи для обоих полукомплек- 
тов) к плюсу источника 60 В (Т), минус которого соединен с корпусом. Если 
же искусственные каналы СЛ заняты кратковременной передачей с ЦСПВ на 
ТП команд на переключение МФ из одного режима в другой, то происходит 
следующее. Данный канал на время посылки команды переключения отключа- 
ется от плюса источника 60 В (Т), обмотки П трансформатора Тр2 и элемен- 
тов схемы соответствующего полукомплекта сигнализации и подключается не- 
посредственно к минусу источника 60 В (ПП), плюс которого соединен с `кор- 
пусом. | 

На ТП искусственные каналы СЛ разделяются диодами Д1—Д4. Поэтому 
при поступлении в линию напряжения положительной полярности токи в ста- 
тиве СТП-3 будут протекать только через открытые для этой полярности на- 
пряжения диоды Д1, Д2, первичные обмотки 1, П трансформатора Тр2 и эле- 
менты устройства, выдающего сигналы о режимах каждой МФ. Соответствен- 
но при подаче в линию напряжения отрицательной полярности токи в СТП-З 
будут протекать только через элементы устройства переключения каждой МФ 
из одного режима в другой и открытые для данной полярности напряжения 
диоды ДЗ и Д4. Вместе с сигналами постоянного тока, имеющими положитель- 
ную полярность, на обмотки Ги П трансформатора Тр2 СТП-3 будут посту- 
пать и синусоидальные сигналы команд 1—5, получаемые в обмотке П транс- 
форматора Тр2 в УКТП-3. Эти сигналы на ТП индуктируются в обмотку Ш 
трансформатора Тр? СТП-3, а с нее поступают в блок приемника команд 
СТР-5, где после соответствующего преобразования дешифруются. 

Блок приемника команд СТР-5 имеет пять выходов, нагрузками которых 
являются обмотки исполнительных реле Р1 — Р5, срабатывающие при поступ- 
лении с ЦСПВ команд 1—5. Каждое исполнительное реле, сработавшее пер- 
воначально за счет поступления команд 1—5, остается в сработавшем состоя- 
нии до тех пор, пока на блок приемника не поступит новая команда. 

Рассмотрим, какие включения будут осуществляться в СТР-5 и УКТП-3 при 
исполнении на ТП команд 1—3. В СТР-5 при исполнении команды 1 замкнутся 
контакты 3, 3 сработавшего реле Р] и подключат сигнал обратного контроля 
[ программы вещания в линию СЛ, а в УКТП-3 через две секунды после того, 
как была послана с ЦСПВ команда 1, сработает реле Р1 и его контакты 3, 3 


1 Первые 30 лампочек РАБОТА при соответствующей коммутации на ПЦУ 
могут быть использованы и для сигнализации о том, какая из 30 ТП контро- 
лируется (см. 10.3). 
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подключат линию СЛ к входу сравнителя Т, закрепленного за 1 программой 
вещания. Аналогично при исполнении команды 2 (или 3) контакты 3, 3 сра- 
ботавшего реле Р2 (или РЗ) в СТР-5 подключат к линии СЛ сигналы обрат- 
ного контроля П (или ПТ) программы вещания, а через две секунды после то- 
го, как с ЦСИПВ была послана команда 2 (или 3), в УКТП-3 сработает реле 
Р2 (или РЗ) и его контакты 3, 3 подключат линию СЛ к входу сравнителя П 
{или ПО), закрепленного за П (или ПТ) программой вещания. Каждый сравни- 
тель имеет два входа. К одному из них подключают контролируемый сигнал, 
а ко второму — эталонный сигнал, в качестве которого используют выходной 
сигнал усилителя ЦСИВ соответствующей программы вещания. Если уровень 
контролируемого сигнала, поступившего на вход сравнителя, отличается более 
чем на 6 дБ от уровня сигнала {].т, то в сравнителе сработает реле (не по- 
казанное на рис. 10.1) и выдаст сигнал об аварии контролируемого тракта. 
При аварии тракта Г программы вещания, кроме того, нагрузка контролируемой 
ТП автоматически переключится с работающей МФ на резервную. Сигналы 
обратного акустического контроля 1, П и ПТ программ вещания одновременно 
с подачей их на вход сравнителей поступают и в схему акустического конт- 
роля, которая позволяет осуществлять непрерывный контроль каждой прог- 
раммы любой из ТП как непосредственно в стативе УКТП-3, так и на ПЦУ 
(см. 10.3). 

Рассмотрим теперь, какие включения осуществляются в УКТП-3 и СТР-5 
при исполнении на ТП команды 4. В СТР-5 при исполнении этой команды замк- 
нувшиеся контакты 3, 3 сработавшего реле Р4 подключат выходы генераторов 
Г1: Г2 и ГЗ к линии СЛ, а в УКТП-3 через две секунды после того, как была 
послана с ЦСПВ команда 4, сработает реле Р4. При срабатывании реле Р4 его 
контакты 3, 3 подключат линию СЛ к входам фильтров Ф]1, настроенного на 
частоту 500 Гц, Ф2, настроенного на частоту 435 Гц, ФЗ, настроенного на час- 
тоту 535 Гц, и Ф4, настроенного на частоту 625 Гц. 


Поясним назначение генераторов Г1, Г2 и ГЗ, установленных в; СТР-5. Ге- 
нератор Г1 при условии, что электроэнергия на ТП подается и соответствую- 
щие элементы схемы СТР-5 исправны, включен постоянно. Частота сигнала ге- 
нератора Г1 500 Гц (если линии ФУЗ данной ТП включены) или 435 Гц (если 
линии ФУЗ выключены). В отличие от генератора Г] генераторы Г2 и ГЗ при 
нормальной работе линий РФ и ФУЗ выключены. Генератор Г2 включается 
только при перегорании предохранителей на линиях РФ или ФУЗ, а генера- 
тор ГЗ — при увеличении затухания на линиях РФ выше установленной нормы 
или при понижении изоляции проводов этих линий относительно земли сверх 
допустимой нормы. Частота сигналов генератора Г2 535 Гц, а генератора ГЗ 
625 Гц. 

Очевидно, что во время проверки четвертого параметра данной ТП (со- 
стояния линий РФ и ФУЗ), когда реле Р4 как в СТР-5, так и в УКТП:-3 бу- 
дут находиться в сработавшем состоянии, на входы фильтров Ф1 — Ф4 УКТП-3 
будет постоянно поступать сигнал генератора Г1 частотой 500 или! 435 Гц. При 
этом в УКТП-3 будет включаться либо фильтр Ф1, настроенный на частоту 
500 Гц, либо фильтр Ф2, настроенный на частоту 435. Гц. Соответственно при 
включении фильтра Ф|! начнет светиться лампочка ФУЗ ВКЛ, а при вклю- 
чении фильтра Ф2? — лампочка ФУЗ ВЫКЛ. Наличие на время проверки ТП 
сигнала включения (или выключения) ФУЗ свидетельствует о том, что элект- 
роэнергия на данную ТП поступает, система. ее контроля и линия СЛ  исправ- 
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ны. При перегорании предохранителей на линиях РФ или ФУЗ в СТР-5 вклю- 
чится генератор Г2 и по линии СЛ во время проверки данной ТП вместе с 
сигналом частотой 500 или 435 Гц генератора Г1 на ЦСПВ дополнительно по- 
ступит сигнал частотой 535 Гц генератора Г2. Как следствие, в УКТП-3 вклю- 
чится фильтр ФЗ, настроенный на частоту 535 Гц, и соответственно начнет све- 
титься лампочка ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ. Аналогично при увеличении затуха- 
ния на линиях РФ, а равно и при понижении изоляции проводов этих линий, в 
СТР-5 включится генератор ГЗ и по линии СЛ во время проверки данной ТП 
на ЦСПВ дополнительно поступит сигнал генератора ГЗ частотой 625 Гц. 
Как следствие, в УКТП-3 включится фильтр Ф4, настроенный на частоту 
625 Гц, и начнет светиться лампочка ЗАТУХ. ИЗОЛЯЦ. Свечение последних 
двух лампочек сопровождается звуковым сигналом аварии, который может 
быть снят соответствующими элементами коммутации как в стативе УКТИ:3, 
так и в ПЦУ. 

Мы рассмотрели, какие включения осуществляются в СТР-Б и УКТП-3 при 
поступлении на ТП первых четырех команд с ЦСПВ. Заканчивая данный раз- 
дел, остановимся на том, какие включения осуществляются на ТП при поступ- 
лении с ЦСПВ команды 5. Эта команда, как уже упоминалось выше, посы- 
лается с ЦСПВ принудительно. При поступлении команды 5 в СТР-5 сработа- 
ет реле Р5, и его контакты 3, 3 включат на ТП акустический сигнал телефон- 
ного вызова. 


10.2. ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА 
АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ 


Общие сведения. Рассматривая в 10.1, как осуществляется автома- 
тический контроль четырех параметров одной ТП, мы убедились, что поступ- 
ление сигналов обратного контроля с ТП на ЦСПВ смещено во времени с под- 
ключением этих сигналов к контролирующим устройствам ЦСПВ (входам срав- 
нителей и фильтров). Так, сначала на ТП поступает команда с ЦСПВ, по 
которой в линию СЛ подаются заданные сигналы обратного контроля, а уже 
затем через две ‘секунды после посылки команды эти сигналы подключаются к 
контролирующим устройствам ЦСПВ. Временное разделение сигналов позволи+ 
ло обеспечить централизованный автоматический контроль всех действующих 
ТП по четырем параметрам с использованием только одной соединительной 
линии между ЦСИВ и каждой ТП. Сущность метода временного разделения 
сигналов, передаваемых по линии (данный метод изобретен в СССР), состоит 
в том, что в одном стативе УКТП-3, объединяющем десять ТП, одновременно 
контролируется четыре параметра четырех различных ТП. В это же самое 
время на четыре другие ТЦ, не контролируемые в данный момент, посылают- 
ся команды, по которым с данных ТП по линиям СЛ поступят заданные сиг-_ 
налы обратного контроля на ЦСПВ. Эти линии и подключатся на следующем 
этапе по истечении времени (2 с), отведенного для контроля каждой «четвер- 
ки» ТП, к входу сравнителей и фильтров УКТП-3, а СЛ предыдущих четы- 
_рех ТП от сравнителей и фильтров отключатся. Одновременно на этом же эта- 
пе посылаются команды на четыре новых ТИ с тем, чтобы на последующем 
этапе (еще через 2 с) СЛ уже этих ТП подключилась бы на контроль и т. д. 

Все вышеперечисленные комбинации переключений — осуществляются в 
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УКТП-3 с помощью распределителя тактовых импульсов, который управляется 
либо мультивибратором тактовых импульсов, размещенным в УКТП-3, либо 
аналогичным мультивибратором, размещенным на ПЦУ (рис. 10.2). 
Распределитель тактовых импульсов распределяет импульсы, поступившие 
от мультивибратора по своим десяти выходным шинам со сдвигом во времени, 
равным периоду следования импульсов мультивибратора: 2 с при обычном 
обходе и 0,7 с при ускоренном обходе. Один цикл обхода распределителя вклю- 
чает в себя десять тактов, во время исполнения которых каждая выходная ши- 
на распределителя поочередно соединяется с корпусом. Так, при исполнении 
1-го такта обхода с корпусом соединяется выходная шина 1, при исполнении 
2-го такта — выходная шина 2, и т. д. При исполнении 10-го такта, которым 
завершается каждый цикл обхода, с корпусом соединяется выходная шина 10. 
_ Распределитель тактовых импульсов работает по кольцевой схеме и по- 
тому циклы обхода повторяются через каждые десять тактов. 


Подключение линий СЛ к датчику команд и контролирующим устройствам 
УКТП-3. Формирование команд 1—5, посылаемых с ЦСПВ на ТП, осуществля- 
ется в датчике командных импульсов УКТП-3, который управляется собствен- 
ным мультивибратором с периодом колебаний 20 мс. Датчик командных им- 
пульсов имеет пять выходов, на которых после каждого поступления импуль- 
са от мультивибратора появляется соответствующее число прямоугольных им- 
_ пульсов. Так, на выходе | появляются два импульса (команда 1), на выходе 
2 — три импульса (команда 2), на выходе 3 — четыре импульса (команда 3), на 
выходе четыре — пять импульсов (команда 4) и, наконец, на выходе пять — 
шесть импульсов (команда 5). Длительность каждого импульса, как и дли- 
тельность интервала между импульсами, равна 20 мс. Соответственно общая 
длительность прохождения команды | равна 60 мс, команды 2 100 мс, коман- 
ды 3 140 мс, команды 4 180 мс и команды 65 (шесть импульсов плюс пять 
интервалов) 220 мс. Очевидно, что продолжительность самой «длинной» ко- 
манды 5 будет меньше, чем продолжительность одного такта распределителя 
(продолжительность одного такта распределителя даже при ускоренном обходе 
равна 0,7 с). Поэтому любая из команд 1—5 будет свободно «укладываться» 
в одном такте распределителя. Сигналы первых четырех команд с выхода дат- 
чика командных импульсов поступают в линию СЛ каждой ТП через элементы 
логического устройства «И», закрепленного за данной ТП. Таким устройств в 
одном стативе УКТП-3 десять — по числу подключенных ТП. Одно устрой- 
ство «И» содержит четыре идентичных ячейки И1 — И4, которые имеют два 
входа (аи 6) и один выход. Выходы ячеек И! — И4 каждой ТП соединены 
друг с другом. Особенность схемы построения ячеек И1—И4 состоит в том, 
что если на вход а любой из ячеек «И» подключить какой-либо сигнал (в на- 
шем случае сигнал команды с датчика командных импульсов), то на выходе 
ячейки этот сигнал появится только при том условии, если вход б в это время 
получит разрешающий сигнал (в нашем случае плюс источника 24 В, соеди- 
ненный с корпусом). Таким образом, на выходе каждой ячейки сигнал будет 
только тогда, когда и на вход а, и на вход б этой ячейки будут поступать 
заданные сигналы (отсюда и название «И»). 

В рассматриваемой схеме выход | датчика командных импульсов по- 
стоянно подключен к входам а всех ячеек И|1, выход 2—к входам а всех 
ячеек И2, выход 3— к входам а всех ячеек ИЗ, а выход 4—к входам а 
всех ячеек И4 данного статива УКТП-3. Входы б каждой из этих ячеек под- 
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ключены в заданной комбинации к выходным шинам 1— 10 распределителя 
тактовых импульсов. 

Рассмотрим на примере ТП-0!, как осуществляется автоматический конт- 
роль первых четырех параметров одной ТП. Допустим, что в рассматриваемый 
момент исполняется 10-й такт обхода и соответственно выходная шина 10 
распределителя тактовых импульсов соединилась с корпусом. Поскольку на 
вход а ячейки И1 (ТП-0) с датчика командных импульсов поступают сигналы 
команды 1, а вход б этой ячейки, соединенный с выходной шиной 10, получил 
на 10-м такте обхода разрешающий сигнал — плюс источника 24 В (корпус), то 
данная ячейка откроется. В результате сигналы команды 1 через замкнутые 
контакты 9, 7 реле Р12 индивидуального прослушивания программ и реле 
Р13 —Р16 телефонной связи, находящиеся в исходном состоянии, поступят на 
преобразователь сигналов (ПС) данной ТП. Здесь прямоугольные импульсы 


сигналов команд будут преобразованы в синусоидальный сигнал частотой. 


25 Гц, число периодов синусоиды которого будет соответствовать числу пря- 
моугольных импульсов, содержащихся в данной командной посылке. В нашем 
случае, поскольку передается команда 1, содержащая два прямоугольных им- 
пульса, число периодов синусоиды равно двум. С выхода ПС синусоидальный 
сигнал команды | поступит на первичную обмотку | трансформатора Тр2, а с 
его вторичной обмотки Пр—в линию СЛ данной ТП (см. 19.1). По команде 1 
на ТП-0 к линии СЛ подключится сигнал обратного контроля 1 программы ве- 
щания, который поступит на ЦСПВ. Очевидно, что через 2 с при исполнении 
следующего (первого) такта обхода с корпусом окажется соединенной выход- 
ная шина | распределителя тактовых импульсов”. При этом в УКТП-3 срабо- 


тает реле РТ (ТП-0). Срабатывание этого реле обусловлено тем, что вывод. 


2 его обмотки (как и одноименные выводы обмоток всех реле, срабатываю- 
щих при обходе) постоянно присоединен к минусу источника 24 В, а вывод 
| получит плюс источника 24 В (корпус) с выходной шины Т распределителя 
через индивидуальный усилитель У1. При срабатывании реле Р]1 его замкнув- 
шиеся контакты 3, 3 подключат сигнал обратного контроля Г программы ве- 
щания, поступивший с ТП-0, к входу сравнителя | через трансформатор Т! и 
замкнутые контакты 10, 12 реле Р13—Р16. 

Аналогично будут контролироваться и остальные три параметра ТП-0. Так, 
при исполнении 4-го такта .обхода в УКТП-3 появится сигнал на выходе ячей- 
ки И4 (ТП-0), вход б которой получит разрешающий сигнал с шины 4 рас- 
пределителя. Как следствие, с ТП-0 по СЛ на ЦСПВ поступят сигналы гене- 
ратора состояния РФ и ФУЗ. Эти сигналы при исполнении следующего (5-го) 
такта обхода подключаются к входам фильтров УКТП-3 в результате сраба- 
тывания реле Р4, вывод |1 обмотки которого получит плюс источника 24 В 
(корпус) с шины 6 распределителя тактовых импульсов через усилитель У5. 

При исполнении 6-го такта обхода в УКТП-3 откроется ячейка ИЗ, вход 
б которой получит разрешающий сигнал с шины 6 распределителя. Как след- 
ствие, с ТП-0 на ЦСПВ поступит сигнал обратного контроля ПТ программы 
вещания. Этот сигнал при исполнении следующего (7-го) такта обхода посту- 
пит на вход сравнителя ПТ в результате срабатывания реле РЗ, вывод 1 об- 


1: В аппаратуре УКТП-3 счет ТП начинается с цифры 0 и заканчивается 
цифрой 9. 

* Как уже было сказано, распределитель работает по кольцевой схеме и 
потому за тактом 10 следует такт 1. 
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Отки. Ого получит плюс источника 24 В (корпус) с шины 7 распредели- 
тёля тактовых импульсов через усилитель У7. И наконец, при исполнении 8-го 
такта обхода в УКТП-3 откроется ячейка ИЭ, вход б которой получит разре- 


_шающий сигнал с шины 8 распределителя. Как следствие, с ТП-0 по СЛ на 


ЦСПВ поступит сигнал обратного контроля П программы вещания. Этот сиг- 
нал при\ исполнении следующего (9-го) такта обхода подключится к входу 
сравнителя П в результате срабатывания реле Р2, вывод | обмотки которого 
получит плюс источника 24 В (корпус) с шины 9 распределителя тактовых 
импульсов \через усилитель У9. 

Мы рассмотрели вариант автоматического обхода одной ТП (ТП-0). Сей- 
час же поясним, как будут контролироваться остальные ТП данного статива 
УКТП-3 во время обхода, совершаемого в распределителе тактовых импульсов. 
Это легко проследить, воспользовавшись табл. 10.1. Действительно, допустим, 
что В распределителе исполняется десятый такт обхода и с корпусом соедини- 
лась выходная шина 10 распределителя. Поскольку эта шина соединена не 
только с входом б ячейки И! (ТП-0), но и с одноименными входами ячеек И2 
(ТП-2), ИЗ (ТП-4) и И4 (ТП-6), то сигнал появится как на выходе ячейки 
ИТ (ТП-0), так и на выходах всех перечисленных выше ячеек И. Как следствие, 
по соответствующим СЛ на ЦСПВ будут посланы сигналы обратного контро- 
ля: П программы — с ТП-2, ПТ программы —с ТП-4 и сигналы состояния РФ 
и ФУЗ —с ТП-6. Очевидно, что при исполнении следующего (1-го) такта об- 
хода вместе с реле РТ (ТП-0) сработают реле Р2 (ТП-2), РЗ (ТП-4), Р4 
(ТП-6), поскольку выводы 1 обмоток этих реле также присоединены через ин- 
дивидуальный усилитель | к шине | распределителя тактовых импульсов. В ре- 
зультате при исполнении 1-го такта обхода сигнал обратного контроля Г про- 
граммы вещания ТП-0, как это уже было рассмотрено выше, подключится к 
входу сравнителя Т, сигнал П программы вещания с ТП-2 —к входу сравните- 
ля П, сигнал Ш программы вещания с ТП-4 —к входу сравнителя 11, а сиг- 
налы состояния РФ и ФУЗ с ТП-6 —к входам фильтров. Ф1 — $4. Одновре- 
менно с этим при исполнении первого такта обхода появятся сигналы на выхо- 
де ячеек И! (ТП-1), И2 (ТП-3), ИЗ (ТП-5) и И4 (ТП-7), входы 6 которых 
получат разрешающий потенциал с шины 1 распределителя тактовых импуль- 
сов. Как следствие, названные ТП подготовят подачу на ЦСПВ сигнала обрат- 
ного контроля Г программы с ТП-1, П программы — с ТП-3, ШГ программы — с 
ТП-5 и сигналы; состояния РФ и ФУЗ — с ТП-7. Очевидно, что при исполнении 
следующего (2-го) такта обхода сработают реле РТ (ТП-Г), Р2 (ТП-3), РЗ 
(ТП-5) и Р4 (ТПТ), поскольку выводы 1 обмоток этих реле через индивиду- 
альный усилитель У2 подключены в выходной шине 2 распределителя тактовых 
импульсов. В результате при исполнении 2-го такта обхода сигнал обратного 
контроля [ программы вещания подключится с ТП-|1 к входу сравнителя 1, 
сигнал П программы вещания с ТП-3 —к входу сравнителя П, сигнал Ш 
программы вещания с ТП-5 — к входу сравнителя ПШ, а сигналы состояния РФ 
и ФУЗ с ТП-7—к входам фильтров Ф1— $4, и т. д. Таким образом, при ис- 
полнении каждого из тактов обхода, совершаемого в распределителе тактовых 


импульсов, заданные четыре ТП будут подключаться на контроль, а четыре 


друглх ТП — подготавливаться к контролю (табл. 10.2). 
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^ \ 103. АКУСТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
| ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ 


Общие сведения. В каждом стативе УКТП-3 имеется шина АКУС- 
ТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ, к которой при прослушивании программ с ПЦУ 
подключаются сигналы обратного контроля всех проверяемых ТП данного ста- 
тива УКТ!1-3. Шины АКУСТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ всех трех стативов 
УКТП-3 соединены друг с другом параллельно и подключены к контактам 3, 
23 кнопки ТП, размещенной на панели акустического контроля ПЦУ. При на- 
жатии названной кнопки и при том условии, что остальные кнопки контроля 
на ПЦУ отжаты, шины АКУСТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ всех трех стативов 
УКТП-3 оказываются подключенными к соответствующим Е - прибо- 
рам ПЦУ (см, 2.5, рис. 2.1). 

Различают три вида контроля ТП, осуществляемого с ПЦУ: индивидуаль- 
ный — выборочно любой из тридцати ТП; автоматический — поочередно деся- 
ти ТП; автоматический — поочередно тридцати ТП. 

Индивидуальный контроль. При проведении такого вида контроля необхо- 
димо нажать на ПЦУ кнопку ВИД КОНТРОЛЯ (ИНДИВ.) и кнопки ВЫБОР 
ТП и ВЫБОР ПРОГРАММЫ. 

Допустим, что необходимо проконтролировать по всем четырем парамет- 
рам какую-либо ТП в стативе УКТП-3 № 1, например ТП-0. Для этого нажи- 
маются кнопки 5 12.3, $ 10.1, $111, а затем —одна из кнопок 5 13.1, 
5.13.2, $ 13.3 или $ 13.4. При нажатии первых трех кнопок образуется следую- 
щая цепь питания обмотки реле Р12 (ТП-0) индивидуального прослушивания 
в стативе УКТП-3 № 1: 

10.1. Плюс источника 24 В ПЦУ — корпус — контакты 2, 3 кнопок 
5 12.3 и $11.1 — обмотка реле Р12 (ТП-0) — контакты 3, 2 кнопки 
$ 10.1 — контакты 23, 22 кнопки $ 12.3 — минус источника 24 В. 

При срабатывании реле Р12 его контакты: 

10, 11 подключат станционную обмотку трансформатора Тр1 (а значит, и 
линию СЛ ТП-0) к шине АКУСТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ статива УКТП-3 № 1 

7, 9 отключат вход преобразователя сигналов (ПС) данной ТИ от выхода 
ячеек И1—И4 ТП-0; 

7, 8 подключат к входу ПС выход ячеек И1—И4 селектора команд; 

4, 5 включат 24 В на лампочку акустического контроля данной ТИ — 
Лто-о в УКТП-3 и ПЦУ 1.. 

1, 2 включат питание 24 В на устройство блокировки. Устройство блоки- 
ровки при индивидуальном прослушивании с ПЦУ какой-либо одной програм- 
мы ТП предотвращает поступление ложного сигнала аварии со сравнителей 
других программ и фильтров этой ТИ. 

Очевидно, что если понадобится осуществить контроль ТП-0 в стативе 
УКТП-3 № 2 или 3, то в этом случае вместо кнопки 5$ 10.1 нажимается кноп- 
ка $ 10.2 или $ 10.3 и соответственно реле Р12 (ТП-0) срабатывает уже не в 
стативе УКТП-3 № |, а в стативе УКТП-3 № 2 или 3. Наконец, если на конт- 
роль нужно включить не ТП-0, а какую-либо другую ТП (например, ТП-9), то 
вместо кнопки $ 11.1 нажимается кнопка $ 11.10. В результате в заданном 
стативе УКТП-3 сработает реле Р12 (ТП-9) и его контакты выполнят в этом 
стативе все переключения, описанные выше. | 


‘На ПЦУ в качестве Л.„-, используется лампочка РАБОТА МФ. 
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Вернемся к проведению индивидуального контроля ТП-0 в стативе УКТП-3 
№ 1. После того как будут выбраны статив и номер ТП, а также вид прово- 
димого контроля, на ПЦУ, как об этом уже было сказано выше, нажимают 
одну из кнопок ВЫБОР ПРОГРАММЫ ($ 13.1 — $ 13.4). Допустим, что не- 
обходимо проконтролировать первый параметр ТП-0.’ Для этого нажимают 
кнопку $ 13.1, в результате чего плюс источника 24 В (корпус) через замкну- 
тые контакты 2, 3 кнопки 5$ 12.3, контакты 22, 23 кнопок 511.1 и $10.1 и 
контакты 2, 3 кнопки $ 13.1, замкнувшиеся при ее нажатии, поступит на шину 
управления [ селектора команд. 

Одновременно при нажатии кнопки $ 13.1 в УКТП-3 № 1 засветится лам- 
почка Лтпр., сигнализирующая о том, что в данном стативе УКТП-3 контро- 
лируется первый параметр выбранной ТП. Цепь питания лампочки 1 пр.: 

10.2. Плюс источника 24 В — корпус — эмиттер, коллектор открытого 
транзистора Т в УКТП-3 № 1 — лампочка Л! пр. — контакты 6, 5 кнопки 
5 13.1 — контакты 26, 25 кнопки $ 12.3 — минус источника 24 В. 

Транзистор Т в УКТП-3 № 1 при данном виде контроля открыт в резуль- 
тате того, что на его базу поступает минус источника 24 В через диод Д, 
контакты 3, 2 кнопки $ 10.[ и контакты 23, 22 кнопки $ 12.3. 

Очевидно, что реле Ртпр акустического контроля в УКТП-3 № 1 при этом 
не сработает, так как диод Д1, соединяющий обмотку названного реле с лам- 
почкой Лтпр., для данной полярности напряжения относительно обмотки реле 
закрыт. 

Аналогично при нажатии кнопок ВЫБОР ПРОГРАММЫ $5 13.2, $ 13.3 или 
5 13.4 плюс источника 24 В (корпус) поступит на управляющие шины П, Ш 
или [У селектора команд, а питание получат лампочки Лат пр., УП! пр’ ИЛИ Лрф 
по цепи, аналогичной цепи 10.2. 

Поясним вкратце работу селектора команд. Селектор команд предназначен 
для разовой посылки команд на данную ТП при индивидуальном контроле этой 
ТП с ПЦУ. В числе прочих элементов схемы, не показанных на рис. 10.2, се- 
лектор команд содержит собственное устройство «И», включающее в себя че- 
тыре ячейки И! — И4. К входам а этих ячеек подключены выходные шины 
1—4 датчика командных импульсов, и соответственно на вход а ячейки И1 по- 
ступают сигналы команды 1, на вход а ячейки И2 — сигналы команды 2, на 
вход а ячейки ИЗ — сигналы команды 3, а на вход а ячейки И4 — сигналы ко- 
манды 4. 


Схема селектора построена так, что в исходном состоянии входы б ячеек 
И! — И4 получают запрещающие сигналы и соответственно сигналы на выхо- 
дах этих ячеек отсутствуют. Сигналы появятся только при поступлении на со- 
ответствующую шину управления селектора плюса источника 24 В (корпуса). 
Так, когда на ПЦУ нажимается кнопка $ 13.1 и плюс источника 24 В (корпус) 
поступает на управляющую шину [ селектора, на вход б ячейки И| поступит 
разрешающий сигнал. Как следствие, на выходе данной ячейки появится сигнал, 
а на остальных выходных сигналы будут отсутствовать и на ТП-0 поступит ко- 
манда |. | 


Аналогично при поступлении плюса источника 24 В (корпуса) на управ- 
ляющие шины П, Ш или [У селектора в последнем появится сигнал на выхо- 
де (опять-таки только одной из ячеек) И2, ИЗ, или И4 и на ТП-0 поступит 
команда 2, 3 или 4. По каждой полученной команде по линии СЛ с ТП-0 на 
ЦСПВ поступят заданные сигналы обратного контроля, которые попадут (по- 
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ществляется ое и визуальный контроль работы трактов ТП по всем 
четырем параметрам (см. 2.5 и рис. 2.1). 

Автоматический контроль десяти ТП. При проведении такого вида конт- 
роля необходимо нажать на ПЦУ кнопку ВИД КОНТРОЛЯ (СТАТИВ) и 
кнопки ВЫБОР СТАТИВА и ВЫБОР ПРОГРАММЫ. Допустим, что необходи- 
мо проконтролировать по первому параметру поочередно каждую из десяти 
ТП, объединенных в стативе УКТП-3 № 1. Для этого нажимаются кнопки 
$ 12.2, $ 10.1 \и 5$ 13.1, в результате чего образуется следующая цепь питания 
обмотки реле акустического контроля 1 программы вещания Р: пр в УКТП-3 № 1. 

10.3. Плюс источника 24 В — корпус — эмиттер, коллектор открытого 
транзистора Т — обмотка реле Ртпр. и параллельно подключенная к ней 
лампочка Лт пр. — контакты 26, 25 кнопки 5$ 13.1 — контакты 6, 5 кнопки 
5 12.2 — минус источника 24 В. 

Транзистор Т в УКТП-3 № | при данном виде контроля открыт в резуль- 
тате того, что на его базу поступает минус источника 24 В через диод Ди 
контакты 3, 2 кнопок 5 10.1 и 5 12.2. 

Реле Ртпр., через обмотку которого потечет ток, сработает, и его контакты 
3, 3 подключат вход сравнителя [| к шине АКУСТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ дан- 
ного статива УКТП-3. Как известно и предыдущего, на вход сравнителя Т при 
обходе, совершаемом в распределителе, в заданной последовательности посту- 
пает сигнал обратного контроля [ программы вещания с каждой из 10 прове- 
ряемых ТП в результате поочередного срабатывания реле Р1, закрепленных за 
этими ТП (см. табл. 10.1). Очевидно, что теперь, когда по команде с ПЦУ в 
стативе УКТП-3 № 1 дополнительно сработало еще и реле Ртпр., сигнал об- 
_ратного контроля [ программы вещания каждой из ТП в той же последова- 
тельности будет поступать и на шину АКУСТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ данного 
статива УКТПИ-3. 

Аналогично при нажатии на ПЦУ кнопки $13.2 (или $ 13.3) в УКТП-3 №1 
сработает реле Рипр. (или Ритгир.) и его контакты 3, 3 подключат вход срав- 
нителя П (или П) к шине АКУСТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ данного статива 
УКТП-3. Очевидно, что при обходе, совершаемом в распределителе, когда в за- 
данной последовательности (см. табл. 10.1) в УКТП-3 № 1 начнут срабатывать 
реле Р2 (или РЗ), к входу сравнителей П (или ПО, а значит, и к шине 
АКУСТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ данного статива УКТП-3 будет подключаться 
сигнал П (или ПГ) программы проверяемой ТП. 

Остановимся особо на автоматическом контроле 4-го параметра ТИ, когда 
‘на ПЦУ нажимается кнопка $ 13.4. Дело в том, что реле акустического контро- 
ля для 4-го параметра ТП в стативе УКТП-3 нет и поэтому при нажатии кноп- 
ки 5 13.4 (как и при индивидуальном виде контроля) светится только лампоч- 
ка Лрь. При автоматическом контроле эта лампочка получает питание по 
цепи: 

10.4. Плюс источника 24 В — корпус — эмиттер, коллектор открытого 
транзистора Т — лампочка Лрз — контакты 26, 25 кнопки $ 13.4 — кон- 
такты 6, 5 кнопки $ 12.2 — минус 24 В. 

Но если при индивидуальном контроле можно прослушивать сигналы чет- 
вертого параметра проверяемой ТП, то при автоматическом контроле такой воз- 
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можности нет. При автоматическом контроле свечение лампочки Лру свиде- 
тельствует лишь о том, что контролируется четвертый параметр проверяемой 
ТП. Однако если при контроле этого параметра свечение лампочки Лру будет 
сопровождаться свечением лампочки ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ или лампочки ЗА- 
ТУХ. ИЗОЛЯЦ., то это будет означать, что на проверяемой ТП либо перего- 
рел предохранитель, либо на линиях РФ увеличилось затухание или понизилась 
изоляция проводов линии относительно земли. 

Заканчивая описание работы схемы автоматического контроля десяти ТП, 
объединенных в одном стативе УКТП-3, остановимся на вопросе, как при этом 
виде контроля получают питание лампочки акустического контроля, сигнали- 
зирующие о номере ТИ, которая контролируется в данный момент. Таких 
лампочек десяте — по числу ТП в каждом стативе УКТП-3. При индивидуаль- 
ном контроле каждая из этих лампочек получает питание при срабатывании 
соответствующего реле Р12 в результате замыкания его контактов 4, 5. При 
автоматическом контроле цепь питания названных лампочек несколько сложнее. 
Рассмотрим на примере ТП-0 цепь питания лампочки акустического контроля 
при автоматическом контроле каждого из ее четырех параметров. 

Допустим, что в рассматриваемый момент ТП-0 автоматически контролиру- 
ется по 1-му параметру и соответственно в УКТП-3 № | сработали реле об- 
хода Р| данной ТП и реле Ртпь:. При этом образуется следующая цепь пита- 
ния лампочки Лти-0: 

10.5. Плюс источника 24 В в УКТП-3 № 1— корпус — лампочка 
У]тп-0 — Контакты 2, 2реле РТ (ТП-0) — контакты 2, 2 реле Ртпр — ми- 
нус источника 24 В. 

Соответственно при автоматическом контроле 2-го параметра ТП-0 лампоч- 
ка Лти-о будет получать питание через контакты 2, 2 реле обхода Р2 (ТП-0) 
и контакты 2, 2 Рипр., а при контроле 3-го параметра — через контакты 2, 2 
реле обхода РЗ (ТП-0) и Ритпр. данного статива УКТП-3. При автоматиче- 
ском контроле 4-го параметра ТП-0 лампочка Лтп-о получит питание по 
цепи: 

10.6. Плюс источника 24 В ПЦУ — корпус — лампочка Лти-о В 
УКТП-3 № 1— контакты 2, 2 реле Р4 (ТП-0) — контакты 26, 25 кноп- 
ки 5 13.4 и контакты 6, 5 кнопки $ 12.2 на ПЦУ — минус источника 
24 В. 


Очевидно, что при автоматическом контроле остальных ТП данного стати- 
ва УКТП-3 поочередно будут получать питание лампочки Лти-1— Лти-9 (не 
показаны на рис. 10.2) по цепям, аналогичным цепям 10.5 и 10.6, с той лишь 
разницей, что цепи питания этих лампочек будут замыкаться уже через кон- 
такты 2, 2 аналогичных реле обхода ТП-1 — ТП-9. 


Автоматический контроль тридцати ТП. При проведении такого вида 
контроля следует нажать на ПЦУ кнопку ВИД КОНТРОЛЯ (ОБЩИЙ) — 
$ 12.1 и одну из кнопок ВЫБОР ПРОГРАММЫ — 5 13.1, $ 13.2, 513.3 или 
$ 13.4. При нажатии кнопки $ 12.1 замкнувшиеся контакты 2, 3 этой кнопки 
включат питание (24 В) в схему распределителя акустического контроля ПЦУ, 
управляемого мультивибратором тактовых импульсов. В данном распределителе 
имеется три, по числу УКТП-3, выходные шины. Из них шина 1 через диод \1 
соединена с базой транзистора Т статива УКТП-3 № 1, шина 2 через диод 
\2 — с базой транзистора Т статива УКПТ-3 № 2; а шина 3 через диод УЗ — с 
базой транзистора Т статива УКТП-3 № 3. 
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Схема распределителя акустического контроля построена так, что во время 
исполнёния одного цикла обхода, состоящего из десяти тактов, каждый из ко- 
торых продолжается 2 с, к соответствующей выходной шине распределителя на 
20 с подключается минус источника 24 В. Так, при исполнении 1-го цикла об- 
хода минус источника 24 В подключается к шине | распределителя, а значит, 
и к базе транзистора Т в УКТП-3 № 1. Как следствие, этот транзистор от- 
крывается и соответственно в течение 20 с по заданному параметру поочередно: 
контролируются десять ТП в стативе УКТП-3 № 1. 

Аналогично во время исполнения 2-го (или 3-го) цикла обхода минус ис-- 
точника 24 В подключается к шине 2 (или 3) распределителя. При этом от-: 
крывается транзистор Т в стативе УКТП-3 № 2 (или № 3) и соответственно, 
в течение 20 с поочередно проверяются по заданному параметру десять ТП в. 
стативе УКТП-3 № 2 (или № 3). 

Известно, что одним из условий срабатывания реле акустического контроля: 
Ртпр.-—Ритпр. В данном стативе УКТП-3 является открывание его транзистора. 
Т, переход эмиттер — коллектор которого включен в общую цепь питания об-- 
моток этих реле и одноименных лампочек (включая и лампочку Лрфу). При про- 
ведении первых двух видов контроля транзистор Т открывался в результате: 
поступления на его базу минуса источника 24 В через контакты соответствую» 
щих кнопок ПЦУ, в том числе и кнопок ВЫБОР СТАТИВА ($ 10.1 -- при ра- 
боте статива УКТП-3 №. 1, $ 10.2 — при работе статива УКТП-3 № 2 и $ 10.3 — 
при работе статива УКТП-3 № 3). Но при проведении третьего (рассматривае- 
мого) вида контроля кнопки ВЫБОР СТАТИВА на ПЦУ не нажимаются. По- 
этому открывание транзистора Т в каждом из стативов УКТП-3 определится 
тем, к какой выходной шине распределителя акустического контроля ПЦЩУ 
подключился минус источника 24 В. Автоматический контроль десяти ТП в 
каждом из трех стативов УКТП-3 осуществляется по тому же принципу, что и 
аналогичный контроль десяти ТП в одном стативе УКТП-3 и потому дополни- 
тельных пояснений не требует. Следует лишь добавить, что цепи питания обмо- 
ток реле Рупр.—Раит пр. (см. цепь 10.3) и лампочки Лръ (см. цепь 10.4) в 
этом случае замыкаются не через контакты 6, 5 кнопки 5 12.2, а через’ одно- 
именные контакты кнопки $ 12.1. 


Заканчивая данную главу, остановимся на том, как осуществляется по- 
сылка телефонного вызова на данную ТП. Телефонные переговоры с ТИ пер- 
сонал ЦСПВ может вести как со статива УКТП-3, так и с ПЦУ. В первом 
случае в УКТП-3 срабатывает реле Р13, а во втором — одно из реле Р14, Р15 
или Р1|6. И в том и в другом случае контакт 10 сработавшего реле отключится 
от контакта 12 и переключится к контакту 11, в результате чего станционная 
обмотка трансформатора Тр! (а значит, и СЛ данной ТП) отключается от 
элементов схемы контроля и переключается в схему телефонной связи: в первом 
случае — в схему УКТП-3, а во втором — в схему ПЦУ. 

Схема подключения абонентов ТП к разговорным шинам [шк., Пшк. и 
Пик. ПЦУ аналогична схеме подключения к названным шинам. абонентов 
ОУС (см. 3.5). Одновременно вход преобразователя сигналов команд (ПС) дан- 
ной ТП отключается ог выхода ячеек И1 — И4 устройства «И» этой ТИ и 
переключается к шине ВЫЗОВ. На эту шину при посылке вызова как с 
УКТП-3, так и с ПЦУ поступают сигналы команды 5 с датчика командных им- 
пульсов. При этом на ТП в блске приемника СТР-5 (см. 10.1) сработает реле: 
Р5 и его контакты исполнят полученную команду. | 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 


ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ 

ЛОГИЧЕСКОГО ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
В АППАРАТУРЕ ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЯ 

И ТЕЛЕСИГНАЛИЗАЦИИ 


В технологических картах анализируются неисправно- 

‚сти в аппаратуре ТУ-ТС (ПЦУ, АКУ и АУС-И), связанные с на- 
рушением передачи сигналов команд управления, посылаемых 
< ЦСПВ на ОУС, и сигналов контроля НОРМА, КВИТАНЦИЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ И АВАРИЯ, посылаемых с ОУС на ЦСПВ. 
Разработано 16 карт, в состав которых входят 48 схем (цепей), 
обозначаемых на картах цепь 1, цепь 2 ит. д. 

Технологические карты логического поиска неисправностей со- 
ставлены исходя из условий: 

напряжение однофазной сети переменного тока 220 В подает- 
ся на аппаратуру ПЦУ, АКУ и АУС-И; 

все источники питания в названной аппаратуре имеют нор- 
мальное напряжение на выходе; 

возможность возникновения одновременно двух вариантов не- 
исправностей исключается. 


Технологическая корта №1 


На табло ПЦУ не светится. лампочка НОРМА 096 


Проверить на ЦСПВ, прослчшивается ли сигнал генератора НОРМА на 88006 
линии ТУ-ТС данной 04С 


о РОС ООО РОСНАНО НВ ЗЫ 


Г Лереключить канал Т4- ТС данной 046 на линию 
_| обратного контроля. и проверить, будет ли Проверить, испровиа ли 
ен о сдетиться лампочка НОРМА лампочка НОРМА данной 056 


Нет 


| 
а 


Проверить с персоналом 04С, 
испрадна ли линия ТУ-ТЕ 


[м. технологическую 


карту № 


Нет 


Дать заявку на ГТС | Пооверить на 046 8 Заменить (м. технологическую 
0 ремонте линии - 4УС-И цепи 1и2 неиспрадную карту № 2 
лампочки 
ЕВА, 
Выходная | 
8900 гребенка | 
линии АУС-И | 
тУ- ТС Х3-1 р | 
В схему 
1.2 | 1а,2а у-те | 
Цепь 1 Е И ве лос ОВО ОВ 


Техналогическая корта №2 


На табло ПЦУ не светится лампочка НОРМА [лампочка исправно, сигниол 
генератора НОРМА на ЦСПВ поступает) 


Продерить, поступают ли на ЦСйВ сигналы квитанций о выполнении на 0%6 команд 1-35 
Да Нет 


Заменить 8 АКУ БФСИ банной 046 но 
одноименный блок другой 046 и проверить, 
светится ли ломпочко НОРМА 


Заменить 8 АКУ БФСК данной 046 на 
одноименный блок другой 0Ус и проверить, 
сдетится ли ломпочка НОРМА 


бм. техноло-. 
гическую карту 
№® 3 


Проверить исправность фильтра| Проверить 
НОРМА 8 АКУ и цепи 4,5 


| Проверить 8 АКУ усилитель 
бигналов контроля и цепь 6 


= —_ ПЦУ_ АКУ 
ом 
ай г лок фильтра состояния и квитанций | 
р Выходная | гребенка | (БСК) 
 гребенкй КУ 
| а-ш | 42-1 [А гм 
| ке | 
| НО]РМА У ВИ ЦЕПЬ 4 з 
цепь 3 | усилитель а. 12 | 
игналов - 
| | | т. т: о: ых | 
| | | Цепь | ЖЕН 
— 
А 


4В 


Технологическоя корта’ №93 


Но табло ПЦу не светится лампочка НОРМА (ломпочка НОРМА, цепь её 
питания и 6ФСК донной 096 8 АКУ испродны, сигнал генератора НОРМА на ЦСПВ поступает] 


Заменить 8 АКУ БВК донной 096 но одноименный блок другой 046 и проверить, 
светится ли лампочка НОРМА 


Нет 
Проверить цепь 8 Проверить цепи 7и9 


ыы НЕЗВНАНЕ Е 
а Входной коммутации (58К) ] 
| Выходная 
гребенка вВ800 
7 3 | АКУ линий 
50,56 Х40-Г  ТУ-ТС 
>09 
16,17 
Е 
Щи и Вены. 
ОЕ ке Цепь 9 


Технологическая карта №4 


| С 04С на ЦСПвВ не поступает сигнал НОРМА |[ проверяемый_ тракт со стороны 
| Цспв.и линия ТУ-ТС исправны] 


Послать Выборочно с цопв на 056 комоноь! 1-55 


Команды на 046 | команды но 046 исполняются и кви- | Команды на 09 исполняются, но 


не исполняются | тонции выполнения на цслв постулоют | квитанции выполнения #0 4Сй8 
| не поступают 


Послать с ЦСПВ на 046 команду 
ОПРОС СОСТОЯНИЯ и продерить, 
засветились ли на тобло ПЦУу 
лампочки квитанций востояния 


Проверить 8 6ВУ ДУС-И испров- 

ность вторичной обмотки (880- 

ды 1,3) трансформатора Т! и Проверить 8 АЧС-И 

первичной обмотки [8618008 7,4) | | исправность гене- 

трансформатора 79, в токже ратора НОРМА/ 

цепи, соединяющие эти обмотки | | дВАРИЯ цепей 
| 


д, 14 


Проверить испров- р 

ность усилителя: Проверить 
квитанций АУС-И ЦЕПИ 12 и 15 
и цепей 10и 1! 


Цепь 12 


Генератор Х7 | 


861х000 70,7 
НОРМ А/АВАРИЯ р 


| -12 В 4 6 


у се 
=’. у 


Технологическоя карта №5 


При посылке на 0уС команд 1-55 квитанции выполнения на Цопв не 
проходят (сигнал НОРМА поступает?) 


Проверить, исполняются ли на донной 096 команды, посылоемые с ЦИСПВ 


_ Па ИиИНИНЫЙ 


Проверить, исправна ли на Цопв лампочка КВИТАНЦИЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ данной 0ус 


Заменить 8 АКУ Б®ФСК данной 646 на одноименный блок 
другой 046 и проверить, бубут ли проходить на ЦСПв 
неиспрадную кбитанции выполнения команд 


лампочку 
ет 


(м. технологические 


карте №9 и 10 


заменить 


Проверить, испрадна ли цепь 16 
Проверить исправность фильтра 


Я 
/ цепей 17, 18 Нет 4 | 


устранить (м. АЕ 
корту № 


[- Че 
Выходная 


гребенка 
| КВИТАНЦИЯ ИО | г2 


ку 1%! - 
| ВЫПОЛНЕНИЯ Х4-П | Х42 - И | - ва 2 7 
7 16 


уоилитель 
сигналов 


фильтр 
КВИТАНЦИЯ 


Технологическая корта №26 
При посылке на 05С команд 1--35 квитанции выполнения на Ццспв.не проходят 


(сигнал НОРМА поступает, команды на 0ус исполняются, продеряемыий тракт 0 
стороны ЦСПв исправен 


Соединить 8 АУС-И контакт 58 разъема Х1 БКСК. С .КОрпусом и проверить, 
засветится ли при этом лампочка КВИТАНЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ на а. ПУ 
т. 
Поверить Проверить 8 АУС-И испровность генератора 
цепь 22 КВИТАНЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ и. цепец 19, 20, 21 


Со С ра РОИА ПОВ ЗВ АЙ о ВИ 
[блок контроля состояния и китанций м Г Панель перехода $ 
(КСК) | общая 
Цепь 20 Х1 х К$5: 7-1 шина | 
|х Генератор | 3 КВИТАНЦИЯ 
к 70,78 _ 8500 __| КВИТАНЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
Цепь 19 Цепь 21 ь ЗИ 


Технологическая карта №7 | 


С 0956 на ЦСПВ не поступоет сигнол обвоарии [ лампочка НОРМА 008и00 056 
на табло ПИУу светится) 
Проимитировать на 046 поступление сигнала аварии и продерить,. 
засветится ли при этом лампочка АВАРИЯ 8 6ИСК АУС-И 
Нет 


Проверить на ЦСПв, гаснет ли на табло 149 
лампочка НОРМА при имитации #0 046 
гигнало авории 


Проверить цепь питания обмот- 
ки реле ИТ и лампочки АВАРИЯ 
по цепи 2 


ИЕт 
Проверить цепь 23 и исправность конденсотора С9, (м. технологическую 
Включенного 8 эту цепь карту № 86 
И, Е ОА ПОЛЬ ИКБ АУС-И 
Г лок контроля , состояния и квитанций Г6кСК) | [лоне ль перехода о 
Цепь 24 | | 
| Кб 4 Ощая 
АВАРИЯ И и | 
АВАРИЯ | 
| | 
В схему генераторв (9 3 Г | | 
НОРМАТАВАРИЯ == ея | 
КОЛЬ Се ЕАН зы", 
р НИИ Е ВО о о 


Технологическая карта № 8 


При поступлении сигнала оварии с 046 ломпочка АВАРИЯ банной 096 #0 т0бл0 


ПиУу не светится [лампочка НОРМА при этом гаснет) 


Проверить, испровна ли лампочка АВАРИЯ данной 046 


Заменить 8 АКУ БФСК данной 046 на обноименный блок другой 


заменить 096 и проверить, будет ли при поступлении сигнала аварии с 
неисправную 096 светиться ломпочко АВАРИЯ этой 0496 но табло пу 
лампочки 


| Проверить 8 АКУ исправность фильтра АВАРИЯ и ЦЕПЕЙ 26, 27 о 


ПЦУ | АКУ 
Г Эа блок фильтра состояния и квитанций (606 | 
| | выхобноя , ЦЕМЬ 26 
вВыходноя | М Раиса сои совиаьдь 
гребенка АКУ 5 


| 
Х1 
| имя диз | м2 М, Е И 
- 24 В 76 | 6 


| х | , К] 


Цепь 25 


ФИЛЬтр 


сигналов 
контроля 


Технологическоя карта №9 


На 096 не исполняется Ни одбно из` комонд, посеилоемых с ЦСОПВ [нд остальных 
04С 8се команбы исполняются) 


_ Проверить, светится ли на табло ПИУ ломпочка НОРМА донной 046 


— 


Проверить, зосветилось ли на тобло ПЦ лампочка М№°04с 
после нажатия кнопни 8ы60ра этой 0565 


Проверить, гаснет ли на табло ЛЦУ лоипочкоа НОРМА 0бнной 056 
Проверить при посылке на эту 046 комонд упродления 


| См. технологические 


карты К° 1-4 


г НЕТ 
| Проверить на ЦСПВ, прослушиваются ли сигноль!/ генераторов 
| посылаемых команд на 8800е линии Т4У-Тс донной 096 Провевить 

ро0ЕР 
сосу” авар НОА СУТИ ИИ ТОНИ 4 ЕТ 
бм. технологическую карту №210 Проверить _ цепь 90 

т ИАА Г ВАННЫ и и 
Г. м Выходные Г блок Входной коммутации (58К) #1 
| гребенки 

| АКУ | 1 6 КЗ 


| 


ВЫБОР 052 
| 1 Выходная Цеть 28 | 


гребенка И? 
528; № | ее 
| | 


| | Цепь 29 | 3 9 = 
[А Х! т. Го 
А 6 |  №2-Ш | 90.88 | 5 а 
усилителя < на - 
| команд и ! | 5 4 5 
| | | \ < 
м Х! ейь 90 
|-24 8 о и-ш | маш | : 


о © ь < ба А | 
7 И 1 


Технологическая корта №210 


на 0уС не исполняется ни одна из команд, посылаемых с ЦСПВ (Тракт 
со стороны ЦСПВ исправен, ломпочка _ НОРМА __ светится / 


Проверить, светятся ли при посылке команд с Цепв лампочки 8 


соответствующих блоках фильтра АУС-И 


Проверить исправность усилителя 
команд АУС-И и фильтра Фи 8 
89, а также цепи 31, 92 - 


Проверить, поступает ли вт элементов защиты дешифратора 
команд АУС-И минус источника 12 В на обмотки входных реле 
К47-К54 и плюс этого источника на контакты назвонных 
„ реле [ см. вис. 4.1) 


УС А и 
Гблок входного устройства (684) ЗН блок усилителя команд — | к контактам _ 
3 | | | 7а, 78 разъемов 
р р х Х7 блоков 
о аиелиние 9 — = 
г ф!- 98 
| вход уси 
| линии ео. щель 922 | 
ооо НИЯ ВИЙ ОС а 


197 


Технологическая корта и№® И 


На 096 не исполняется команда 7 [дключение усилителя] 


Про8ерить, исполняются ли но 046 остольние комон0ы 


Проверить 8 449С-И, не светятся ли при поступлении 


гм. технологические 
р иомоноы! 1 кроме ломпочек фильтров #7, @2, #9 


карть №9 и 10 


лампочки других фильтров 


Проверить, срабатывает ли реле К7 на панели перехоба АУС-И 1 

Проверить ностроику 

фильтров, ломпочки ко- | 

торых ошибочно светятся 

при поступлении комон- 
де 1 


браобатьвает, но 
не блокируется 


Сработывоет Не срабатывает 


Проверить, включается ли Проверить, сробатывает ли выход- 
усилитель 1 на самой 056 ное`реле КТ на панели бешифратора 
команд АУС-И 


Проверить 
ЦЕПЬ 34 


Проверить цепь питония 
Выходного реле деширрес/торс #1 
(см. 4.4, цепь 4.20] 


Проверить 
цеть 933 


Проверить 
цепь 35 


Эстранить повреж-. 
дение в усилителе 1 


АУС-И | | | 
Цепь 959 


—— —— — —— — 


- 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
р. 
я 


И Е о Пе ов 
ВА 9 Выходная ЧЕТВ, 
Усилитель 1 | гребенка | | ее Усилитель 1 Е 
| | | АУС-И АУС-И | 
Шина Х23 ХТ 9 10 Х7 | Х29 | К обмотке | 
| И бете - - . контактора 
| | накв.ла ] 


ма Ш 


НР 
ма 


КА 
а 


ка. 


Технологическоя карта №? 12 


С 056 на ЦСПВ не поступает квитонция о выполнении команбы 1 (квитанции в 
выполнении остальных комонд поступают) 


_ Проверить, включился ли по команбе Фусилитель 1 на бенной 046 
Нет 


Выключить дистанционно усилитель 7, а затем, включив его но с0мой 


(м. технологическую 
| му УС, проверить. поступил ли при этом на ЦСПвВ сигнал аварии 


карту №?П 
ИРт О ое И о ие 
Проверить, сработьи вает ли кратковременно при || Проверить, нобежно ли замкнулись контакти 
9ключении усилителя Т реле Кв на понели. 7,2 реле К! на панели перехода АуС-И при 
перехода _А5уС-иИ срабатывании этого реле, @ тоижеЕ 


нет цель 


Проверить цепь’ 97. [контакть! 4,5 реле Кв || Проверить цепь 98, исправность конденсатора 

80 бремя его срабатывания должны замь!- ||С7, Включенного 8 эту цепь, а токже надежно 

коться, а при переходе 8 исходное состоя- || ли замкнулись контакты 64, Л& контактора 
ние - размыкаться) накала усилителя 1 


== — И Е 
Усилитель 1 ТГ донель перехода АУС-И а 
И общим шинам 


| КВИТАНЦИЯ 
| ВЫПОЛНЕНИЯ 
А контакту 4 
| |8 —— + реле (79 
Аонтактор | 

| 5 
и | ен 
| Выходная | | 
| гребенка | 07 


| 
нока.ла 
| 
| 
| 
| 


Технологическая карта №13 


На 056 не исполняются команды, частотный коб которых. 
содержит частоту сигнала генератора Г! 


Продерить, светится ли лампочка 8 блоке фильтра 9! А4ус-и 
при посылке названных команб но 046 


Да Нет 


Продерить цепь 99, а токже испровность Проверить исправность фильтра 
реле #47 и конденсатора 61 ФТ 09 АУС-И 


блок фильтра Ф! | АУС-И Г Панель дешифротора поманд 5 


Технологическая карта №314 


С цспв не поступают команды ни на одну 056 — 


Проверить, прослушиваются ли на гнезде хб ПиУ сигналь! генераторов посылаемых комано |. - 
. к > В м 


вы 


Проверить исправность усилителя Комоно ПУ, 
цепи 40 и 41, в токже поступает ли питоние 
[128/ 8 схему блоков генераторов Г! - ГВ 


Послать на кокую -либо 0456 команду чпров- 
ления и проверитть, будет ли при этом 
гаснуть Лампочка НОРМА этой 046 


‚ Проверить настройки и уровень сигисла на 
Выхобе генерот0р08 Г!-Гв, а также цепь 42 


Г лцу блок чвилителя команд _ и х6 Выходноя | Выходная АКУ 1 
гребенк и, 
| И в 
м а, 98). 
Х42- У блоков 


10, 77 


Ножоть на ПИУ кнопку НАСТРОЙКА и проверить, 
будет.ли гаснуть лампочка НОРМА той 046, — 
но которую посылается команда. : 


| 
10.18 _Вх00 


Входной | 
коммутации | 
| 


5 

> ВОИ ани ВЕС 

э [блок генераторов | ть 

[№ 7 

= | | НА 
РОИКА 


К выходным К разъемом 


| 

| 

.1 

ХТ [ва | 
| 

| 


Шином К кнопкам 
Хх генероторов | комано 42 - Ш и 
Ги Г-тв | 


$———-—[-[> коммутации 


ей 


Технологическая корта №15 


На всех 096 не исполняется команда 1 (остальные команды исполняются) 


Проверить, госнет ли при посылке команды 1 7, какую-либо 0УС ломпочка НОРМА` этой‘ 046 
Нет Да 


Не отпускоя кнопни 971.1, соединить г корпусом ИН ВХОД Т Ширроторо | 
Проверить команд ПЦУ и проверить, исполняется ли комеиба 1 но ет. О 


Цель 46 | | 
ей сы Пр ГЕ ВВ 


Проверить Проверить исправность 0и0008 ИГ, иг, УЗ и цепи, соединяющие 777771 
шеть 45 ВХОД 7 шифратора с анодными 8518000ми, а шины Выход 1,2,9 6 
с катодными ды80обами этих 0и0008 (см. 4.1, рис. 4.9) 


— —— — ——- =—— — — ———— ыыы ——— — ——- —- 


| - | 20 во 
9 | К анодным 

| СИИ ет, ИУ авт 00008 | | 

УТ, У2, Ид г 

— 


| 100 
ОИ: ПБЯ 


Технологическая карта №°16 


На дсех 046 не исполняются команды, чостотный код 


которых. содержит чостоти сигнало генератора Г! 


Соединить с корпусом шину ВЫХОД Т шифратора команд ЛЦУ и 
проверить, будут ли исполняться названные команбь/ на 046 


Нет 


Пр ить цепь, соединяюшую шину ВЫХОД Тс 
котодными выводами соотдетствующих 0и0008 
шифратова команд (см. 4.1, рис. 4.3] 


Проверить исправность 
генератора Г/ и цепей 


’ 


СО ООО ИС Е О ВИЗА МИ 
| [Шифротор команд | Г блок генератора команд 1 | 
| | | 
| | Выход | | х/ | Г] Х! | | 
у | | к и и | 
Цепь 47 Цель 48 р 
Е — м ео | 
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